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本 套图 册 较 为 全 面 地 收集 了 电动 机 绕组 维修 人 员 常 用 的 散 线 、 接 线 操作 








彩色 图 样 。 
本 套图 册 总 共 分 为 三 册 。 本 册 

















内 容 包 括 : 单 相 电动 机 的 常见 幅 线 、 接 




















线 图 和 文字 讲解 内 容 。 同 时 ,为 了 方便 电动 机 绕组 维修 人 员 在 维修 电动 机 绕 








组 时 ， 查 阅 电 动机 绕组 的 技术 数据 ， 





























在 本 册 附 录 中 还 添加 了 常用 的 三 相 、 单 














相 电动 机 绕组 的 技术 数据 和 少量 依旧 使 用 的 老 型 号 电动 机 绕组 技术 数据 ， 以 
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Bi) a 


电动 机 在 我 们 的 生产 及 生活 中 应 用 极其 广泛 。 在 日 党 使 用 时 ， 往 往 由 于 某 种 原因 ， 导 致 
电动 机 发 生 故 障 ， 尤 其 是 电动 机 绕组 损坏 后 ， 电 动机 维修 人 员 通 常 分 别 通 过 查阅 电动 机 绕组 
的 相关 技术 数据 和 电动 机 绕组 的 相关 技术 图 样 对 损坏 的 电动 机 进行 维护 或 者 维修 。 

为 了 使 电动 机 维修 人 员 ， 更 加 便捷 地 对 损坏 的 电动 机 进行 维护 或 者 维修 ， 笔 者 在 分 析 了 
以 往 同 类 书籍 优势 和 劣势 的 基础 上 ， 通 过 身边 、 网 络 、 下 乡 等 方式 ， 在 一 段 时 期 内 对 相关 同 
行人 士 进行 了 走访 调研 工作 ， 通 过 走访 调研 后 的 总 结 ， 特 编著 本 书 。 现 将 本 书 的 编写 特色 逐 
一 列举 如 下 : 

编写 特色 一 : RR, BADARE. 

为 了 使 电动 机 绕组 维修 人 员 ， 对 电动 机 绕组 的 骨 线 、 接 线 技能 一 日 了 然 。 本 书 改变 了 以 
往 同 类 书籍 中 航线 、 接 线 用 一 张 图 样 的 表达 模式 。 将 电动 机 绕组 的 般 线 、 接 线 方法 分 开 表达 ， 
届时 航线 图 样 、 接 线 图 样 表达 的 侧重 点 将 各 有 不 同 ,这样 有 利于 电动 机 绕组 维修 人 员 对 骸 线 、 
接线 的 操作 技能 的 细 化 理解 。 

编写 特色 二 : RR, BRAF 

为 了 将 电动 机 绕组 的 般 线 、 接 线 操作 步 序 ， 通 过 图 样 更 加 直观 具体 地 表达 清楚 ， 本 书 采 
用 了 创新 人 性 化 的 编写 模式 , 在 能 线 、 接 线 图 样 上 , 分 别 采 用 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 法 ， 
将 电动 机 绕组 在 航线 时 的 先后 操作 步 序 和 每 相 绕 组 线圈 组 之 间接 线 时 的 先后 操作 步 序 进行 了 
细 化 描述 。 

编写 特色 三 : 散 线 、 接 线 辅助 提示 。 

为 了 清晰 地 体现 出 电 动 机 绕组 在 众 线 时 的 吊 仍 、 整 误 、 补 众 过 程 和 电 动 机 每 相 绕 组 中 ， 
线圈 组 之 间 在 接线 时 不 同 的 接线 方式 ( 显 极 式 、 谋 极 式 等 )。 本 书 在 文字 辅助 讲解 的 基础 上 ， 
在 图 样 命名 和 图 样 内 容 上 也 做 了 相应 的 引导 提示 。 届 时 ， 电 动机 绕组 维修 人 员 在 维修 电动 机 
绕组 时 可 作为 参考 。 

编写 特色 四 : RR, FARSHE, 

为 了 方便 电动 机 绕组 维修 人 员 在 日 常 维 修 电 动机 绕组 时 ， 查 阅 电 动机 的 相关 技术 数据 ， 
本 书 在 附录 部 分 中 ， 添 加 了 部 分 常用 的 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 。 届 时 ， 电 动机 绕组 维修 
人 员 在 维修 部 分 常用 的 电动 机 时 ， 可 直接 通过 查阅 本 书 附 录 中 对 应 的 电动 机 技术 数据 进行 维 
修 。 

本 套图 册 总 共 分 为 第 1、2、3 册 三 册 。 第 1 册 内 容 主要 包括 : 三 相 电 动机 的 单 层 链 式 、 
单 层 闭 式 、 单 层 同心 式 、 单 层 交 义 式 、 单 层 同 心 交 义 式 、 单 双 层 混合 式 绕组 的 攀 线 、 接 线 图 
和 文字 讲解 内 容 。 第 2 册 内 容 主要 包括 : 三 相 电动 机 的 双 层 老式 、 双 层 链 式 、 双 层 同 心 式 的 
馈线 、 接 线 图 和 文字 讲解 内 容 。 第 3 册 内 容 主要 包括 : AAE HL E LAR, REM 
字 讲 解 内 容 。 同 时 ,为 了 方便 电动 机 绕组 维修 人 员 在 维修 电动 机 绕组 时 ， 查 阅 电 动机 绕组 的 
技术 数据 ,第 3 册 附 录 中 还 增加 了 常用 的 新 型 号 三 相 、 单 相 电 动机 绕组 的 技术 数据 和 少量 依 
旧 使 用 的 老 型 号 电动 机 绕组 技术 数据 。 



































HI: 


参加 本 图 册 的 编写 人 员 有 谭 金 月、 王丽娜 、 刘 晓 东 、 王 桂 珍 、 王 军 、 刘 来 群 、 杜 珠 利 、 

ERE, KE, FEX, Ei REW Ba, MWKA, TKE, ER, Æa, k 
R, FWE, HAR, AARE, MIE SER, EEA, BER, POR 232. WE, 
HRR., Br 48. DL. Fai EEP, KEW, 2636342. 

由 于 本 人 技术 水 平 所 限 ， 加 之 时 间 的 仓促 ， 书 中 错误 在 所 难免 。 奶 请 同行 及 相关 专业 人 
士 批评 、 指 正 。 本 书 作者 QQ 交流 号 码 : 2860835788 ; QQ 交流 群 号 码 : 247648683。 欢 迎 同 
行 及 相关 人 十 加入， 互相 交流 学 习 。 

郑重 声明 : 

在 本 书 的 编写 过 程 中 ， 笔 者 转变 了 以 往 同类 书籍 的 编写 模式 ， 在 编写 思路 及 书 中 图 文 内 
容 上 进行 了 多 项 创新 模式 和 人 性 化 的 提高 ， 使 本 书 在 图 文 内 容 上 更 具 直 观 、 易 懂 、 实 用 及 人 
性 化 。 el 在 未 经 本 书 作 者 书面 授权 许可 的 情况 下 ， 不 得 以 效仿 、 借 鉴 、 
照搬 等 方式 进行 改编 、 著 、 编 著 任 何 相同 或 类 似 作品 ， 否 则 视 为 侵权 ， 必 将 追究 其 侵权 行为 
eb 

现 仅 将 本 书 作者 突显 的 四 项 创新 模式 列举 如 下 : 
创新 一 ， 每 张 图 的 命名 由 四 部 分 组 成 ， 基 本 数据 、 绕 组 形式 、 同 线 参数 、 接 线 参 数 。 
创新 二 ， 电 动机 绕组 图 (包括 其 他 各 类 型 图 )， 髓 线 、 接 线 内容 分 开 表 达 。 
创新 三 ， 电 动机 绕组 散 线 、 接 线 的 操作 步 序 ， 在 图 及 文字 内 容 中 ， 采 用 阿拉 伯 数 字 自 然 
排序 表达 。 
创新 四 ， 电 动机 绕组 并 联 路 数 在 图 样 及 文字 内 容 中 ， 采 用 文字 直观 标注 提示 。 
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图 385 4433641 
第 14 章 

图 386 241214 

图 387 241214 

图 388 243161 

图 389 243161 

图 390 243161 








图 391 241614 
图 392 241814 
图 393 241814 
图 395 242014 
图 396 2142014 






































14.1 
- VIII . 



















































































































































































图 397 2 极 24 模 正弦 分 布 单 极 式 { 得: S e T 9 Ii i aly 绕组 ee 178 
图 398 2432442248 Ë J Ñ | x x 3 ; _ F a ] } 绕组 和 180 
图 399 2 极 24 4644 E (S: 一 . ; i EE T E 182 
图 400 2424482483 (F: SSS uT yg Ei al) 绕组 ee 184 
图 401 2 极 24 RARER Fa >: = C x | 区 区 186 
图 402 2424424 2 ( E = ii 3 aal 上 六 级 188 
图 403 2824850 AERA [SI SO 2; 4、6、8、10、125 Ba 91) 绕组 ee 190 
E S Gss a a 05 l G s 192 
图 405 2 极 24 624 SB B AE: 2 7 y : J 1 7 f ] } 绕组 人 194 
图 406 2824824388 É: 3-6 aa Ta ] } 绕组 人 196 
14.2 4 极 绕组 198 
图 407 4141234233 28 E B Z í a a eDi =r 3 7 0 绕组 ee 198 
图 408 4 极 24 楼 正 驼 分 布 畦 极 式 IE: 3 A m = > I qY E EEEO 200 
图 409 4 E 24 Ë iF 8k 25 E B 2 { si s |: S = 4.6 z aly E E 202 
图 410 4 极 24 RERAAEAR (S: S EOD h 6 i aT) gg ennnen 204 
附录 ee a a asada tuasast 206 
附录 A 电动 机 铁心 、 绕组 技术 数据 人 207 
K A-1 Y2 系列 (1P54) 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 207 
表 A-2 Y2-E 系列 (IP54) 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕组 技术 数据 ee 213 
表 A-3 Y 系列 (IP23 ) 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ereereereereereereererreerereereereereerees 216 
表 A-4 Y 系列 (IP44) 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 219 
表 A-5 Y 系列 中 型 高 压 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 (6kV、 大 直径 ) en 223 
表 A-6 Y 系列 中 型 高 压 三 相 漠 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 (6kV、 小 直径 ) pp 226 
表 A-7 JO2 系列 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 229 
表 A-8 JO2-L 系列 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ( 钻 线 ) ee 233 
表 A-9 YR 系列 (IP23 ) 绕 线 转子 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ceseseasssssesesssssssessesss 237 
表 A-10 YR 系列 (IP44) 绕 线 转子 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 239 
表 A-l1 YX 系列 高 效率 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 242 
表 A-12 YLJ 系列 (IP21) 三 相 实心 钢 转 子 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 245 
表 A-13 YEP 系列 (IP44) 旁 磁 制 动 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 247 
表 A-14 YA 系列 低压 增 安 型 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 249 
表 A-15 YB 系列 低压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 252 































































































表 A-16 YB 系列 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 257 
K A-17 YB2 系列 低压 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 258 
表 A-18 了 系列 低压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 263 
表 A-19 JB 系列 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 264 
表 A-20 BJO2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 265 
表 A-21 BJQO2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 268 
R A-22 YQS 系列 充 水 式 并 用 潜水 三 相 蜡 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 269 
K A-23 YQS 系列 改进 型 充 水 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 272 
表 A-24 YQS2 系列 充 水 式 井 用 洪水 三 相 蜡 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 275 
表 A-25 YQSY 系列 充 油 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 278 
表 A-26 YQSY 系列 改进 型 充 油 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 280 
表 A-27 QS 系列 充 水 式 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 282 
表 A-28 QX 系列 干 式 潜水 电 硝 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 284 
R A-29 QY 系列 充 油 式 潜水 电 双 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 285 
表 A-30 QDX. QD 系列 二 式 潜水 电 双 用 单 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 287 
表 A-31 QW. WQ 系列 污水 电 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 288 
表 A-32 QWK、BQW 系列 矿 用 隔 爆 型 污水 电 泵 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 289 
表 A-33 YLB 系列 深井 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 291 
表 A-34 JLB2 系列 深井 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 eee 292 
表 A-35 YZR 系列 起 重 冶金 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ese 293 
表 A-36 YZR2 系列 起 重 冶金 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 295 
表 A-37 JZ2 系列 起 重治 人 金 用 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 eeeeeeerereereererereereree 299 
表 A-38 JZR2 系列 起 重 冶金 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 pp 300 
表 A-39 JW 系列 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 (新 系列 ) ppp 302 
K A-40 芭 系 列 单 相 电阻 起 动 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 (新 系列 ) pp 303 
表 A-41 JY 系列 单 相 电容 起 动 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 (新 系列 ) pp 305 
K A-42 JX 系列 单 相 电容 运转 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 (新 系列 ) pp 306 
表 A-43 AO2 系列 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 308 
表 A-44 BO2 系列 单 相 电阻 起 动 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 310 
表 A-45 CO2 系列 单 相 电容 起 动 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ee 312 
表 A-46 DO2 系列 单 相 电容 运转 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 eee 314 
附录 B ”电动 机 线 组 技术 数据 图 aaa aassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 316 
参考 文献 ereererrrererrereereeererrerserserrereersereersereereereersereersersersereereereersereereeree 333 


看 图 导读 


本 图 册 中 ， 将 绕组 线圈 的 散 线 工艺 及 每 相 绕 组 中 线圈 组 之 间 的 接线 工艺 采用 “分 图 
模式 ”各 自 进 行 表 述 。 每 张 图 均 分 为 绕组 芷 线 图 和 绕组 接线 图 。 

绕组 散 线 图 : 主要 介绍 绕组 线圈 的 租 线 规律 。 铁 心 模 外 的 阿拉 伯 数 字 为 铁心 线 槽 的 
排列 序号 ,通常 是 以 逆 时 针 方 向 排序 ; 铁心 槽 内 的 阿拉 伯 数 字 为 绕组 线圈 仍 线 顺序 排列 
序号 ， 通 常 是 以 顺 时 针 方向 排序 ， 维 修 人 员 可 根据 阿拉 伯 数 字 的 自然 排序 进行 绕组 线圈 
WRR 

绕组 接线 图 : 主要 介绍 每 相 绕 组 中 线圈 组 之 间 的 接线 规律 。 铁 心 槽 外 的 阿拉 伯 数 字 
含义 与 绕组 典 线 图 同意 ; 铁心 槽 内 的 阿拉 人 数字 自然 排序 含义 为 同 相 绕组 中 线圈 组 的 电 
流 方 向 。 

在 同 相 绕组 中 ， 相 邻 线圈 组 电流 方向 相同 为 庶 极 接线 方式 ， 尾 接头 ， 尾 接头 ， 结 合 
图 册 中 , 实 接 空 ， 实 接 空 ;反之 为 显 极 接线 方式 ， 尾 接 尾 ， 头 接头 ， 结 合 图 册 中 ,， 实 接 实 ， 


HA FS 
空 接 空 。 
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10.1 4 极 链 式 绕组 
图 313 4 极 16 槽 单 层 链 式 


运 : S=1; u=4; y=3; 显 ; a =1 
(ë: S=1; u=4; y; 显 ; 421} 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 槽 数 : Z=16 
@ REŽ: S =1 ; Se=1 
由 线圈 节 距 : yal 一 43; 7 起 =] 一 4 
@ 线圈 组 数 : U 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=8 @ 每 相 路 数 : a=1 
zk Elik iH fE 

KRRP, RAREZA, Jibobe 
RARER R BEH RERE fi 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 向 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 














a) RRE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

UJ (运行 绕组 ) 接线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :4 一 8 ; 

第 3 步 :5 一 9; 第 4 步 : 12 一 16; 

第 5 步 : 13 一 U2 (M) 

V 相 (起 动 绕组 ) 接线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 3; 第 7 步 :6 一 10 

第 8 步 :7 一 11; 第 9 步 :14 一 2 ; 

第 10 步 :15 一 V2 (H) 








0 


b) 接线 图 





10.2 6 极 链 式 绕组 
图 314 6 极 24 槽 单 层 链 式 


运 : S=1; u=6; y=3; W; Q =1 
起 : S=1; u=6; y=3; mm; a=1 绕组 


绕组 参数 
GD 电机 极 数 : 2p=6 @) 铁心 槽 数 : Z=24 
O RARR: S =1 ; S&@=1 
由 线圈 节 距 : yal 一 43; 7 起 =] 一 4 
© 线圈 组 数 : u =6 ; ug =6 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
zk Eik iH fE 

KRRP, RAREZA, JE 
RARER R BEH RERE fi 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 6 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 通 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 向 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 














a) RRE 


线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 


U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1; 
第 3 步 : 5 一 9，; 

第 5 步 : 13 一 17; 

第 7 步 :21 一 U2 ( 回 ) 
V 相 接 线 : 

第 8 步 :V1( 进 ) 一 3 ; 
第 10 步 :7 一 11; 

第 12 步 : 15 一 19 ; 
第 14 步 :23 一 V2 (E) 





第 2 步 :4 一 8 ; 
第 4 步 : 12 一 16; 
第 6 步 : 20 一 24; 


第 9 步 : 6 一 10; 
第 11 步 :14 一 18; 
第 13 步 : 22 一 2， 


b) 接线 图 


10.3 248 E Se HB 
图 315 2488483 


运 : S=1; u=2; y=3; 显 ; a =1 
起 : S=1; u=2; y=3; Wm; a =1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=8 
@ RŽ: S =1 ; Se=l 
由 线圈 节 距 : yal 一 43;) 直 =]1 一 4 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=4 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, JE 
RARER R BEH RERE fi 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 
推 向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 

















a) RRE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :4 一 8; 

第 3 步 :5 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 3; 第 5 步 :6 一 2 ; 

第 6 步 :7 一 V2 (E) 











山 


b) 接线 图 





图 316 2412 ERER 
R: SH; e=: y8; 8: a=) 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 Z=12 
O RARR: Sa=2 ; Sa =l 
由 RETE : ya==1—5;yg=1—6 
线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=6 D 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH fE 

KRRP, ARHI ZTRA, iE 
TRA WERRIET Ro BEH AY R elk A AE uj 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 般 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 癌 铁心 对 应 柳 口 并 般 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 般 线 操作 步 序 ， 可 参考 向 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 














a) RRE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 6 一 12; 

第 3 步 :7 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :V1 ( 进 ) 一 4; 第 5 步 :9 一 3 ; 

第 6 步 : 10 一 V2 (E) 














g) 


b) 接线 图 
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图 317 2412108 ES Ç 


运 : S=2; u=2; y=6; mu; q =1 
起 : S=2; u=1; y=6; BEF; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : S. =2 ; Sg =2 
人 由 线圈 节 距 : ya=1l—+7;yg=1 +7 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =1 
© 总 线圈 数 : O=6 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 内线 图 中 ， 绕 组 共有 6 WRA, RAPRA 
进行 垦 线 ， 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 述 如 下 。 

1. SAB p aE 

第 1、 第 2 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 能 和 铁心 
槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 口 
等 待 舱 入 。 待 嵌 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 辆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 嵌 过 程 

第 3 至 第 6 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 柑 入 铁心 
槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 模 口 
HRAN o 

3. 浮 边 补 嵌 过 程 

在 两 边 整 拒 操作 完成 后 ， 最 后 将 第 1、 第 2 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线圈 节 距 依次 逐 边 徐 入 铁心 对 应 
WRN o 
ZL KI 2kha T, SRi Ek 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 























a) RRE 





. JĮ ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方 
式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
起 动 绕 组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方式 为 麻 极 式 ， 即 相 
邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相同 。 具 体 接线 规律 简 述 
如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 4; 

第 3 步 :9 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 5; 第 5 步 :12 一 V2( 回 ) 








Tie 


图 318 2 极 16 ÈREN 
8: S22; u22; 6: m a=1) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=16 
© 每 组 圈 数 : Se =2 ; Sg =2 
人 由 线圈 节 距 : ya=1l—7;yg=1 —+7 
© 线圈 组 数 : ux =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=8 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, JE 
BRAE ipi BEH R ERE fi 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 通 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 嵌入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
HEE ERGATA O FERA REOR o 

RARER, MSRK Pek 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 














a) RE 


. ÇJ ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 16; 

第 3 步 :9 一 U2 (m) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 5; 第 5 步 :12 一 4; 

第 6 步 : 13 一 V2 ( 回 ) 

















+I ° 


10.4 4 RAR 


图 319 44 18 ÄRR 


运 : S=1; u=4; y=4. 3; 显 ; a =1 
aym es a s: 


绕组 参数 
Oz 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ RŽ: S =l; Se=1l 
ORATE: ys=1 一 5、1 一 4;yg=1 一 4 
© 线圈 组 数 : U 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 肉 线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 舱 法 进行 允 线 。 绕 组 的 线圈 散 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 向 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 

















a) RE 


e ÇJ ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接 线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 

第 3 步 :6 一 10; 第 4 步 : 

第 5 步 : 15 槽 一 U2 (H) 

V 相 接线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 4; 第 7 步 : 

第 8 步 :8 一 13; 第 9 步 : 

第 10 步 :17 权 一 V2 (E) 








b) 接线 图 


. 91 ° 


图 320 4148241828 


运 : S=2; u=4; y=4; 显 ; q =1 
(ë: S=1; u=4; y=5i m; 421} 绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ RARR: Sa=2 ; Se =l 
由 线圈 节 距 : ya==1—5;yg=1—6 
@ 线圈 组 数 : U 运 4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : 0=12 (O 每 相 路 数 : a=1 
2k E| Bx 2k DHE 

KRREF, BARNIZ, JE 
RHEA ETR BEH KIR A RAE A 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 般 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 租 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
HEH ERGIT O JERA REOR 

ZL KI fE2p y, |Z 2482 s| PER 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 

















a) REE 


. LT ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 6 一 12; 

第 3 步 :7 一 13; 第 4 步 : 18 一 24; 

第 5 步 : 19— U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 4; 第 7 步 :9 一 15; 

第 8 步 : 10 一 16; 第 9 步 :21 一 3 ; 

第 10 步 :22 一 V2 (H) 











e SI ° 


图 321 44% 241858 FE SE Ç 


运 : S=2; u=4; y=5; 显 ; a =1 
(ë: S=1; u=4; y=5; m; 421} 绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ RARR: Sa=2 ; Se =l 
由 线圈 节 距 : ya=1—6;yg=1—6 
@ 线圈 组 数 : U 运 4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=12 D 每 相 路 数 : a=1 
Zk E| EK 2k La 

Akh, RAKA 1242, RHPH 
AIETE, FMR ERRAR RU F. 

1. FA khi qe 

第 1、 第 2 把 线圈 : HER EEVA A kU 
槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 口 
等 待 菩 入 。 待 散 边 数 及 对 应 槽 号 如 图 中 黑色 圆 点 所 
示 。 

2. 双边 整 嵌 过 程 

第 3 至 第 12 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 授 入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 覃 
口 并 人 藤 入 铁心 槽 内 。 

3. 浮 边 补 嵌 过 程 

在 双边 整 通 操作 完成 后 ， 最 后 将 第 1 至 第 2 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线圈 节 距 依次 逐 边 般 入 铁心 对 应 
的 槽 内 。 
线圈 具体 的 艇 线 操作 步 序 ， 可 参考 符 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 














a) RE 


e 6I ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 14; 

第 3 步 :7 一 13; 第 4 步 : 20 一 2; 

第 5 步 : 19 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 5; 第 7 步 :10 一 16; 

第 8 步 : 11 一 17; 第 9 步 :22 一 4; 

第 10 步 :23 一 V2 (El) 








b) 接线 图 


OTe 


图 322 44% 24185 FE S= Ç 


运 : S=2; u=4; y=6; 显 ; a =1 
(ë: S=1; u=4; y=5i m; 421} 绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
O RARR: Ss =2 ; Se =l 
由 线圈 节 距 : ya=l >77; yg=l>6 
© 线圈 组 数 : U54 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : 0=12 (O 每 相 路 数 : a=1 
2k E| Bx 2k DHE 

KRREF, BARNIZ, Job 
RREA ETR BEH KIR PA RAE A 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 般 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 租 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
HEH ERGIT O JERA REOR 

ZL KI 2k he fE2zp y, |Z 24082 s| PER 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 

















a) RE 


. [T° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 12; 

第 3 步 :5 一 13; 第 4 步 : 20 一 24; 

第 5 步 :17 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 4; 第 7 步 :9 一 15; 

第 8 步 : 10 一 16 第 9 步 :21 一 3 ; 

第 10 步 :22 一 V2 (H) 





üt 


b) 接线 图 
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图 323 4142418858 FE # sÇ 


运 : S=2; u=4; y=4; 显 ; a=1 
起 y a=1 ) 绕组 


起 : S=2; u=2; y=6; 庶 ; 

绕组 参数 

D 电机 极 数 : 2p=4 
© 每 组 圈 数 : Sj =2 ; Sa=2 


D 铁心 槽 数 : Z=24 


ORATE: y 二 =1 一 5 ;ya=1 一 7 


© 线圈 组 数 : uz =4 $ U =2 
© 总 线圈 数 : O=12 





@ 每 相 路 数 : a=1 


线圈 戏 线 讲解 
本 航线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 让 起 
动 绕组 的 整 舱 法 进行 通 线 。 绕 组 的 线圈 航线 规律 简 


述 如 下 。 


运行 绕组 共有 4 组 线圈 组 ， 起 动 绕组 共有 2 组 
线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 别 进行 通 线 。 每 组 线圈 组 
的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 














线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 槽 口 并 般 入 铁心 权 


内 。 


线圈 具体 的 黄 线 操作 步 序 ， 可 参考 姐 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 

















a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方 
式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
起 动 绕 组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方式 为 麻 极 式 ， 即 相 
邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相同 。 具 体 接线 规律 简 述 
如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 6 一 12; 

第 3 步 :7 一 13; 第 4 步 : 18 一 24 ; 

第 5 步 : 19— U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 3; 第 7 步 :10 一 15; 

第 8 步 : 22 一 V2 ( 回 ) 
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b) 接线 图 


h€ ° 


图 324 4124188 FE ë sÇ 
a=1 } 绕组 


运 : S=2; u=4; y=6; 显 ; 
起 : S=2; u=2; y=5、7; 庶 ; 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 
© 每 组 圈 数 : 9 运 =2 ; S 起 =2 


D 铁心 槽 数 : Z=24 





(Q ZRB EB: ya =1 T; ya =2 
© 线圈 组 数 : 4 运 二 4 $ U =2 
© 总 线圈 数 : 0=12 





7 1—8 


CO 每 相 路 数 : a=1 


线圈 戏 线 讲解 
本 航线 图 中 ， 绕 组 采用 先 赃 运行 绕组 、 后 让 起 
动 绕组 的 整 舱 法 进行 通 线 。 绕 组 的 线圈 航线 规律 简 


述 如 下 。 


运行 绕组 共有 4 组 线圈 组 ， 起 动 绕组 共有 2 组 
线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 别 进行 通 线 。 每 组 线圈 组 
的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 舱 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 














线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 槽 口 并 租 入 铁心 权 


内 。 


线圈 具体 的 黄 线 操作 步 序 ， 可 参考 姐 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 

















a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方 
式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
起 动 绕 组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方式 为 麻 极 式 ， 即 相 
邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相同 。 具 体 接线 规律 简 述 
如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 12; 

第 3 步 :5 一 13; 第 4 步 : 20 一 24; 

第 5 步 : 17 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 9; 第 7 步 :15 一 21; 

第 8 步 :3 一 V2 ( 回 ) 




















o) 


b) 接线 图 


e GT ° 
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图 325 4142416885 F sÇ 


运 : S=2; u=4; y=6; 显 ; q =1 
起 : S=2; u=2; y=6; Ñ; a=1 } 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S; =2 ; Sg =2 
由 线圈 节 距 : ya==1—7;yg=1—7 
© 线圈 组 数 : us =4 ; ui =2 
© 总 线圈 数 : 0=12 @ 每 相 路 数 : 
Zk EER 2k La 

Akh, RARA 12 把 线圈 ， 采 
AETR, MRAR Fo 

1. FA kaqa 

第 1、 第 2 JERE, BEHEREA DG ix À Pk 
HJE, 按照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 口 ， 
等 待 虞 入 。 待 错 边 数 及 对 应 权 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 嵌 过 程 

第 3 至 第 12 把 线圈 ， 每 把 线圈 在 沉 边 舱 入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 覃 
H, FRAN 

3. Mu Fa: 

EROA REREN, BUR 1. 26 2 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线 圈 节 距 依次 逐 边 能 入 铁心 的 对 
应 槽 内 。 
线圈 具体 的 艇 线 操作 步 序 ， 可 参考 符 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方 
式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
起 动 绕 组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方式 为 麻 极 式 ， 即 相 
邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相同 。 具 体 接线 规律 简 述 
如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 16; 

第 3 步 : 9 一 13; 第 4 步 : 20 一 4; 

第 5 步 :21 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 5; 第 7 步 : 12 一 17; 

第 8 步 :24 一 V2 ( 回 ) 
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图 326 4142241885 F sÇ 


运 : S=4; u=2; y=6; Fr; a=1 
起 : S=2; u=2; y=6; Ñ; q =1 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S a =4 ; Sg=2 
由 线圈 节 距 : ya=1l—7;yg=1 —+7 
@@ 线 圈 组 数 : ux =2 ; ug =2 
@ 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH fE 

KRRP, ARHI 42624. aE 
TRA WERRIET Ro BEH AY R el A AE fiy 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 般 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 庶 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相同 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 10 一 13; 

第 3 步 : 22 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :V1 ( 进 ) 一 5; 第 5 步 : 12 一 17; 

第 6 步 :24 一 V2 ( 回 ) 
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图 327 4 pi HARAR 


运 : S=1, 2 TE y=6, 8: gi i 了 
起 : S=1，2 ,6: 显 ; 


n 
OD 电机 极 数 : © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Sa =1, 2; Se =l, 2 
ORATE: ya=1—>7, 1—7; 
ya=l—7, 1—7 
O 线圈 组 数 : uz =2, 2 ; ug=2, 2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 散 线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 共有 12 WRA, RHDH 
法 进行 艇 线 ， 购 线 规律 简 述 如 下 。 

1. 浮 边 吊 嵌 过 程 

第 1、 第 2 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 甬 入 铁心 
槽 内 后 , 按照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 口 ， 
等 待 蔡 入 。 待 瞩 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 幅 过 程 

第 3 至 第 12 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 人 能 入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 
O, JF A Eko U 

3. gë FR 

EORR IRER, Be 26 1、 第 2 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线 圈 节 距 依 次 逐 边 般 入 铁心 对 应 
的 槽 内 。 
线圈 具体 的 航线 操作 步 序 ， 可 参考 髓 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1 ; 第 2 步 : 9 一 14; 

第 3 步 : 8 一 13; 第 4 步 :21 一 2; 

第 5 步 :20 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 5; 第 7 步 :11 一 18; 

第 8 步 : 10 一 17; 第 9 步 : 23 一 6; 

第 10 步 :22 一 V2 (H) 





b) 接线 图 


= j] = 
里 相交 流 里 层 同 山 式 绕组 
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11.1 2 极 绕 组 
328 2 极 16 $R Eb 


运 : S=2; u=2; y=5, 7; 显 ; a =1 
起 : S=2; u=2; y=5. 7; 显 ; a=1 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=16 
© 每 组 圈 数 : Se =2 ; SL =2 
ORATE: ya=1—>8, 2—7; 
yg=1>8, 2—7 
O 线圈 组 数 : uz =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=8 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KARARRI, RARA RRITAR, JAE 
RAER AETR. MRENE TF o 

运行 绕组 和 起 动 绕 组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :7 一 15; 

第 3 步 :9 一 U2 (m) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :V1 ( 进 ) 一 5; 第 5 步 :11 一 3; 

第 6 步 : 13 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 
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图 329 2 极 18 $ 4A EOR 


运 : S=2; u=2; y=6. 8; W; q=1 
起 : S=2; u=2; y=5. 7; 显 ; a =1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
© 每 组 圈 数 : S; =2 ; Sg =2 
ORAHE: y =1 一 9, 2 一 8; 
ya=1—8, 2—7 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 骨 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 17; 

第 3 步 : 10 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 6; 第 5 步 :12 一 3; 

第 6 步 : 15 一 V2 (H) 


LE。 





山 


b) 接线 图 
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图 330 2 极 18 $4 E [E] Dz 
A r Bi aI SER 
绕组 参数 

O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : Ss=3 ;Se=1，2 
ORETTE: ya=1—>9, 2>8, 3>7; 
yg=1—>8, 1—10, 2—9 
O 线圈 组 数 : uz =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=9 @ 每 相 路 数 : a=1 
ik EEr k iH E 
KRRP, RAREZA, JE 
RERET R BEH WR ERARE faj 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 
方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :7 一 16; 

第 3 步 : 10 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 5; 第 5 步 :13 一 4 

第 6 步 :15 一 V2 (E) 





b) 接线 图 
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331 243 18 槽 单 层 同 心 式 
运 : S=3, 2; u=1, 1; y=5. 7. 9, 5. 7; Wm; a =1 
起 : S=2; u=2; y=6. 8; 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : Si =3, 2 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : 
ya=1—10.2—9.3—8, 1>8, 2>7; 
ye=1>9, 2>8 
@ 线圈 组 数 : ux =2 ; ug=2 
© 总 线圈 数 : O=9 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 
本 嵌 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 读 运行 绕组 、 后 和 起 
动 绕组 的 整 嵌 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 散 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 一 17; 

第 3 步 : 11 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (E) — 6; 第 5 步 :13 一 4; 

第 6 步 :15 一 V2 (E) 
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b) 接线 图 
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图 332 2 极 24 模 单 层 同心 式 


运 : S=2; u=4; y=9、11; 显 ; a =1 
起 : S=2; u=2; y=9. 11; m; 2217 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Se =2 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : ya=1—>12, 2>11; 
yg=l—12, 2—11 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 共有 4 组 线圈 组 ， 起 动 绕组 共有 2 组 
线圈 组 ,每 组 线圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 圣 线 。 
每 把 线圈 先 将 沉 边 租 入 铁心 对 应 的 柳 内 ， 按 照 线 圈 
节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 11 一 6; 

第 3 步 : 16 一 24; 第 4 步 : 14 一 3; 

第 5 步 :17 一 U2 (M) 

V 相 接线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 8; 第 7 步 :22 一 10; 

第 8 步 :20 一 V2 ( 回 ) 





11.2 4 极 绕组 
图 333 4 极 24 AREO 


运 : S=2; u=4; y=2、4; m; a=1 
(ë: S=1; u=4; y=3; T; a=1 绕组 


绕组 参数 
Oz 电机 极 数 : 2p=4 @) 铁心 横 数 : Z=24 
O RARR: S =2 ; Se =l 
ORATE: ys=2 一 4、1 一 5 ;yg=1 一 4 
© 线圈 组 数 : U54 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=12 D 每 相 路 数 : a=1 
zk Birk iH fE 

KRRP, RAREZA, Jibobe 
RARER ETER BEH R ERE juj 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 4 组 线圈 组 , 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 肉 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 谍 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
OJHA HEEN o 

起 动 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 别 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MER O HRA REGIEN o 
RARER, MSAK PE 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :4 一 10; 

第 3 步 :7 一 13; 第 4 步 : 16 一 22 ; 

第 5 步 : 19 一 U2 (M) 

V 相 接线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 6; 第 7 步 :9 一 15; 

第 8 步 : 12 一 18; 第 9 步 :21 一 3; 

第 10 步 :24 一 V2 ( 回 ) 





e Çp ° 





b) 接线 图 


° Qf ° 


图 334 4 极 24 槽 单 层 同心 式 
[ Ë: S u 入; mi 931} 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
O RARR: Sa=2 ; Se =l 
ORETTE: ys=2 一 5、1 一 6;yg=1 一 6 
© 线圈 组 数 : 4 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : 0=12 D 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH fE 

KRRP, ARNIM ZITRA, iE 
TJR WERRIET Ro BEH AY e el A AE fiy 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 艇 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
RO JHA ERLIE o 

起 动 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 别 
进行 嵌 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 甬 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
应 槽 口 并 般 入 铁心 模 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 





























a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :5 一 11; 

第 3 步 : 7 二 13; 第 4 步 : 17 一 23; 

第 5 步 : 19 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 4; 第 7 步 :9 一 15; 

第 8 步 : 10 一 16; 第 9 步 :21 一 3; 

第 10 步 :22 一 V2 (H) 








e ¿P ° 





b) 接线 图 


° 8p • 


图 335 4 极 24 槽 单 层 同心 式 
(是 EE 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ RARR: Sa=2 ; Se =l 
O RETTE: y 运 =2 一 7、1 一 8 ;7 起 =1 一 6 
© 线圈 组 数 : U 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : 0=12 D 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH fE 

KRRP, ARNIM ZITRA, iE 
TJR WREE Ro HEH AY e FE i A AE fiy 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 4 组 线圈 组 。 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 肉 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 能 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
RO JHA ERLIE o 

起 动 绕组 中 有 4 组 线圈 组 。 每 组 线圈 组 均 分 别 
进行 嵌 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 甬 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MER O FHRA ERLIE o 
RARER, MAARE Pek 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 





























a) RAE 


° 6p ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :7 一 11; 

第 3 步 :5 一 13 ;3 第 4 步 : 19 一 23 ; 

第 5 步 : 17 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 4; 第 7 步 :9 一 15; 

第 8 步 : 10 一 16; 第 9 步 :21 一 3 ; 

第 10 步 :22 一 V2 (H) 








b) 接线 图 


。0S。 


图 336 4 极 24 槽 单 层 同心 式 
Ë: S=2: u—2: ya 7: 最 ; 934} 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Se =2 ; Sg =2 
ORETTE: ya=2>7, 1>8; 
ya=2—7. 1>8 
O 线圈 组 数 : us =4 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 起 动 绕组 中 有 2 组 
线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 拣 线 。 
每 把 线圈 先 将 沉 边 租 入 铁心 对 应 的 柳 内 ， 按 照 线 圈 
节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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e TS °. 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :7 一 15; 

第 3 步 : 9 一 13; 第 4 步 : 19 一 3 ; 

第 5 步 :21 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 5; 第 7 步 :11 一 18; 

第 8 步 :24 一 V2 ( 回 ) 





° (S ° 


337 4 极 24 FR Ë E e] Ly sk 


ja: S=2, 1; u=2, 2; y=4. 6, 4; Wu; q=1 
起 : S=1, 2; u=2, 2; y=4, 4. 6; m; 0 人 绕组 


绕组 参数 
电机 极 数 : @ 铁心 横 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Sz=2, 1 ;Sg=1, 2 
ORATE: ys=2 一 6、 1 一 7, 1 一 5; 
ya=1—5, 2—>6, 1—7 
© 线圈 组 数 : U54 ; Up 54 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 起 动 绕 
组 中 有 4 组 线圈 组 ,每 组 线圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 
组 进行 谍 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 谋 和 铁心 对 应 的 槽 
内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 横 口 并 舱 入 
铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 6 一 12; 

第 3 步 :8 一 13; 第 4 步 : 18 一 24 ; 

第 5 步 : 20 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 4; 第 7 步 :9 一 15; 

第 8 步 : 11 一 16; 第 9 步 :21 一 3 ; 

第 10 步 :23 一 V2 (H) 





b) 接线 图 


° FS ° 


11.3 6 极 绕 组 
图 338 6 极 横 单 层 同心 式 


运 : S=2, r: I a 
起 : S=2， 1; u=2, 4; y=3. 5, 4; W; a =1 1) 绕组 


TAES 
(D 电机 极 数 : 2p=6 @ 铁心 横 数 : Z=32 
@ 每 组 圈 数 : S. =2, 1 ;Sg=2, 1 
ORATE: ys=2 一 5、1 一 6, 1 一 5; 
ya=2— 5. 1—6, 1—5 
© 线圈 组 数 : u;s =6 ; ug =6 
© 总 线圈 数 : O=16 D 每 相 路 数 : a=1 
Zk E| EK 26 iH fE 
KRRP, RAREZA, JE 
#JJ262H n El uti ZH MR RE faj 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 6 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 能 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 槽 口 并 骨 入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RE 





线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :5 一 11; 

第 3 步 :7 一 12; 第 4 步 : 16 一 21 ; 

第 5 步 :17 一 23 ; 第 6 步 :27 一 32; 

第 7 步 :28 一 U2 (M) 

V 相 接线 : 

第 8 步 : V1 ( 进 ) 一 4; 第 9 步 :8 一 13; 

第 10 步 :9 一 15; 第 11 步 : 19 一 24; 

第 12 步 : 20 一 25 ; 第 13 步 : 29 一 3 ; 

第 14 步 :31 一 V2 (E) 





山 


b) 接线 图 


e SS。 





y lo = 
外相 交流 双 层 链 式 、 竺 式 
和 里 双 层 混合 式 绕组 





e 8S。 


12.1 4 极 链 式 绕组 
339 4 极 8 IURE 


运 : S=1; u=4; y=2; Wm; a =1 
(ë: S=1; u=4; y=2; 显 ; a=1 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 D 铁心 槽 数 : Z=8 
@ 每 组 圈 数 : S251; Sa =1 
由 线圈 节 距 : ya=l —+3 ;y 起 =1 —3 
O 线圈 组 数 : us =4 ; ug =4 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
Zk EER k iH fE 

KRRIT, HARA 8 ERE, RADKA 
HITR, MAREE F o 

1. A m ae 

第 1、 第 2 把 线圈 : HER EEV RAO 
槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 口 
等 待 骨 入 。 待 朋 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 幅 过 程 

第 3 至 第 8 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 能 入 铁心 
槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 上 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 模 口 
JE A Pk UPS o 

3. 浮 边 补 嵌 过 程 

在 双边 整 拒 操作 完成 后 ， 最 后 将 第 1、 第 2 把 
REW, FERRETT ERGE HRA REG RI 
W o 
RERRWRRRESF, u|Z 40k s| PER 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 









































a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 (E) 一 1 外 ; 第 2 步 :3 内 一 5 内 ; 

第 3 步 : 3 外 一 5 外 ; 第 4 步 :7 内 一 1 内 ; 

第 5 步 :7 外 一 U2 (H) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 (E) 一 8 外 ; 第 7 步 :2 内 一 4 内 ; 

第 8 步 : 2 外 一 4 外 ; 第 9 步 :6 内 一 8 内 ; 

第 10 步 :6 外 一 V2 (E) 








° 6S ° 





b) 接线 图 


° 09 ° 


12.2 4 RARA 
340 44% 16 ENER 


运 : S=2; u=4; y=3; 显 ; a=1 
起 : S=2; u=4; y=3; 显 ; a =1 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=16 
© 每 组 圈 数 : Sj =2 ; Sa =2 
由 线圈 节 距 : yal 一 43; 7 起 =] 一 4 
© 线圈 组 数 : ua =4 ; 4 起 二 4 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线 图 嵌 线 讲解 

KRRP, RARA 16 ERA, RHE 
WITRE, MRENE F o 

1. FPA B ka 5: 

第 1 至 第 3 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 租 入 铁心 
槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 上 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 模 口 
等 待 府 入 。 待 春 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 嵌 过 程 

第 4 至 第 16 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 租 入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 模 
口 并 般 入 铁心 槽 内 。 

3. 浮 边 补 嵌 过 程 

在 双边 整 谍 操作 完成 后 ， 最 后 将 第 1 至 第 3 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线圈 节 距 依次 逐 边 能 入 铁心 对 应 
的 槽 内 。 

线圈 具体 的 散 线 操作 步 序 ， 可 参考 枫 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 




















a) RE 


. 19. 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul (BE) 一 1 外 ; 第 2 步 :5 内 一 9 内 ; 

第 3 步 :5 外 一 9 外 ; 第 4 步 :13 内 一 1 内 ; 

第 5 步 : 13 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 (E) 一 3 外 ; 第 7 步 :7 内 一 11 内 ; 

第 8 步 : 7 外 一 11 外 ; 第 9 步 :15 内 一 3 内 ; 

第 10 步 :15 外 一 V2 (E) 








Ut 


b) 接线 图 





° (9 ° 


图 341 4418148 sç 


运 : S=3;  u=4; y=4; — m; Q=1 
起 : S=1, 2; u=2, 2; y=4, 4; m; a =1) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : Ss=3 ;Se=1，2 
ORAHE: ys=1 一 5 ;yg8=1 一 5, 1 一 5 
O 线圈 组 数 : us =4 ; ug=2, 2 
© 总 线圈 数 : O=18 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 肉 线 讲解 

KRRP, RARA 1840288, RADR 
ETR, MRAR F. 

1. A p Ka 

第 1 至 第 4 把 线圈 : RAER A DU 
槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 模 口 
等 待 戏 入 。 待 甬 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 嵌 过 程 

第 5 至 第 18 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 府 入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 
OIERA HELIA o 

3. W 22: 

在 双边 整 谍 操作 完成 后 ， 最 后 将 第 1 至 第 4 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线圈 节 距 依次 逐 边 和 垦 入 铁心 对 应 
的 槽 内 。 
线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (BE) 一 1 外 ; 第 2 步 :7 内 一 12 内 ; 

第 3 步 : 6 外 一 10 外 ; 第 4 步 :16 内 一 3 内 ; 

第 5 步 : 15 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 4 外 ; 第 7 步 :9 内 一 13 内 ; 

第 8 步 : 9 外 一 13 外 ; 第 9 步 :18 内 一 4 内 ; 

第 10 步 : 18 外 一 V2 ( 回 ) 


b) 接线 图 
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图 342 4 极 24 ENEE 


运 : S=3; u=4; y=4; 显 ; q =1 
(ë S=3; u=4; y=4; T; a1} 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S2=3 ; Sg=3 
(Q 线圈 节 距 : J 运 =1 一人 ;y 起 =] 一 5 
@ 线圈 组 数 : U 运 4 ; U 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=24 D 每 相 路 数 : a=1 
Zk EER 2k a 

Akh, RAKA 2462], RHPH 
AHTK, MRIUREU F 

1. WU OERE 

第 1 至 第 4 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 能 入 铁心 
槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 口 
等 待 虞 入 。 待 错 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 嵌 过 程 

第 5 至 第 24 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 授 入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 覃 
OJAN o 

3. IPUI OE 

EDOR, BAE 1 至 第 4 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线 圈 节 距 依次 逐 边 能 入 铁心 对 应 
的 槽 内 。 
线圈 具体 的 艇 线 操作 步 序 ， 可 参考 符 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 (E) 一 1 外 ; 第 2 步 :7 内 一 13 内 ; 

第 3 步 :7 外 一 13 外; 第 4 步 :19 内 一 1 内 ; 

第 5 步 : 19 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1( 进 ) 一 4 外 ; 第 7 步 :10 内 -16 内 ; 

第 8 步 : 10 外 一 16 外; 第 9 步 :22 内 -4 内 ; 

第 10 步 : 22 外 一 V2 ( 回 ) 
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图 343 4 极 24 NEZ 
起 ;32 /24; y=4: 量 ; 831} 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 覃 数 
© 每 组 圈 数 : Ss=4 ; Sa =2 
@ 线圈 节 距 : Jy 运 =1 一 人 ;yy 起 =1 一 5 
@ 线圈 组 数 : U 运 4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=24 D 每 相 路 数 
线圈 基线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 共有 24 把 线圈 ， 采 
法 进行 虑 线 ， 艇 线 规律 简 述 如 下 。 

1. FAA m ka 

第 1 至 第 4 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 柑 入 铁心 
槽 内 后 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 横 口 
等 待 谱 入 。 待 瞩 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 嵌 过 程 

第 5 至 第 24 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 嵌入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 覃 
口 并 代入 铁心 覃 内 。 

3. 浮 边 补 嵌 过 程 

在 双边 整 谍 操作 完成 后 ， 最 后 将 第 1 至 第 4 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线圈 节 距 依次 逐 边 艇 入 铁心 对 应 
WRAN o 
RARER, MSRK PE 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1 外 ; 第 2 步 :8 内 一 14 内 ; 

第 3 步 :7 外 一 13 外; 第 4 步 :20 内 一 2 内 ; 

第 5 步 : 19 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 5 外 ; 第 7 步 :10 内 一 16 内 ; 

第 8 步 : 11 外 一 17 外 ; 第 9 步 :22 内 一 4 内 ; 

第 10 步 :23 外 一 V2 (El) 











b) 接线 图 
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123 61483 VSS ZH 
图 344 64% 24 ENEE 


运 : S=2; U=6; y=3; Œ; q=1 
起 : S=2; u=6; y=3; mm; a=1 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=6 © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Sj =2 ; Sg=2 
由 线圈 节 距 : yi=l1 一 43; 7 起 =] 一 4 
© 线圈 组 数 : u =6 ; u L| =6 
© 总 线圈 数 : O=24 D 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH fE 

KRARRTP, RARA 24 WR, RADE 
1342. MRENE F o 

1. A mp a 

第 1 至 第 3 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 散 入 铁心 
槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 口 
等 待 膀 入 。 待 嵌 边 数 及 对 应 槽 号 ， 如 图 中 黑色 圆 点 
所 示 。 

2. 双边 整 幅 过 程 

第 4 至 第 24 把 线圈 : 每 把 线圈 在 沉 边 人 能 入 铁 
心 槽 内 后 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 的 槽 
口 并 艇 入 铁心 模 内 。 

3. 浮 边 补 租 过 程 

在 双边 整 髋 操作 完成 后 ， 最 后 将 第 1 至 第 3 把 
线圈 的 浮 边 ， 按 照 线 圈 节 距 依 次 逐 边 般 入 铁心 对 应 
的 横 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 覃 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 外 ; ”第 2 步 :5 内 9 内 ; 

第 3 步 : 5 外 一 9 外 ; 第 4 步 :13 内 一 17 内 ; 

第 5 步 : 13 外 一 17 外 ; 第 6 步 :21 内 一 1 内 ; 

第 7 步 :21 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 8 步 : V1 ( 进 ) 一 3 外 ; 第 9 步 :7 内 1 内 ; 

第 10 步 :7 外 一 11 外 ; 第 1f 步 :15 内 一 19 内 ; 

第 5 步 : 15 外 一 19 外 ; 第 人 2 步 :23 内 一 3 内 ; 

第 13 步 :23 外 一 V2 ( 回 ) 








o 


b) 接线 图 





° 0 ° 


12.4 2 极 单 双 层 混 合式 绕组 
345 2 极 12 槽 单 双 层 混合 式 


运 : S=2; u=2; y=4、6; m; a=1 
起 : S=2; u=2; y=4. 6; W; a =1 } 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 © 铁心 槽 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : Se =2 ; Sg =2 
ORETTE: ya=2>6, 1—7; 
ya=2>6, 1 一 7 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
zk Elir iH fE 

KRRP, RAREZA, JE 
#JJ262H ng El uti ZH MR RAE faj 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :6 一 12; 

第 3 步 :7 内 一 U2( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :VI1( 进 ) 一 4 外 ;第 5 步 :11 一 5 ; 

第 6 步 : 10 内 一 V2 ( 回 ) 
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b) 接线 图 


125 4 极 单 双 层 混合 式 绕组 
346 4 极 12 槽 单 双 层 混合 式 


运 : S=1; u=4; y=2; W; a =1 
(ë: S=1; u=4; y=2; mm; a =1 绕组 


绕组 参数 
Oz 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : S =l; Sg@=1 
(Q RETE: ya=l —+3 ;y 起 =1 —3 
@ 线圈 组 数 : U 运 =4 ; U 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 基线 讲解 

本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 嵌 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕 组 的 整 般 法 进行 般 线 。 绕 组 的 线圈 摧 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 别 进行 租 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 舰 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 向 铁心 对 应 模 口 并 骨 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 


° (L ° 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接 线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :3 外 一 6 外 ; 

第 3 步 : 4 一 7; 第 4 步 :9 外 一 12 外 ; 

第 5 步 : 10 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 3 内; 第 7 步 :5 一 8; 

第 8 步 : 6 内 一 9 内 ; 第 9 步 :11 一 2; 

$ 10 步 : 12 内 一 V2 ( 回 ) 





b) 接线 图 


图 347 4 极 24 模 单 双 层 混合 式 


运 : S=2; u=4; y=3、5; 显 ; a =1 
起 : S=2; u=4; y=3. 5; W; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Se =2 ; SL =2 
ORETTE: y=2 一 5、1 一 6; 
ya=2— 5. 1— 6 
@ 线圈 组 数 : U54 ;24 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH fE 
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述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; ”第 2 步 :5 外 一 11 外; 

第 3 步 :7 一 13; 第 4 步 :17 外 一 23 外 ; 

第 5 步 : 19 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 4; 第 7 步 :8 内 一 14 内 ; 

第 8 步 : 10 一 16 ; 第 9 步 :20 内 一 2 IN; 

第 10 步 :22 一 V2 ( 回 ) 








b) 接线 图 


图 348 4142418855 FE E zÇ 


运 : S=3; u=4; y=1. 3, 5; W; a =1 
(š: S=2; u=4; y=3. 5; T; a=1 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Se =3 ; Sg =2 
ORATE: ya=3—>4, 2 一 5、1 一 6; 
ya=2— 5. 1—6 
© 线圈 组 数 : U 运 =4 ; U 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=20 @ 每 相 路 数 : a=1 
ik EER k iH E 

本 山 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 般 运行 绕组 、 后 租 起 
动 绕组 的 整 角 法 进行 般 线 。 绕 组 的 线圈 骨 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 覃 口 并 伐 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 


° QL œ 



































a) RAE 


e LL ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :4 外 -10 外 ; 

第 3 步 :7 一 13 第 4 步 :16 外 一 22 外 ; 

第 5 步 : 19 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 (BE) 一 4 内 ; ”第 7 步 :8 内 一 14 内 ; 

第 8 步 : 10 内 一 16 内 ; 第 9 步 : 20 内 一 2 内 ; 

第 10 步 :2 内 一 V2 ( 回 ) 








b) 接线 图 
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图 349 4432148855 FE i rz 


运 : S=3; u=4; y=3, 5. 7; Wm; a =1 
(ë: S=3; u=4; y=3, 5. 7; Wm; a =1 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 横 数 : Z=32 
© 每 组 圈 数 : S. =3 ; Sg=3 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 6、2 一 7、1 一 8; 
yg=3—6.2—7. 1>8 
© 线圈 组 数 : U54 ; Up 54 
© 总 线圈 数 : O=24 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 骨 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RAE 


° 6 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1 ; ”第 2 步 :6 外 一 14 外 ; 

第 3 步 : 9 一 17; 第 4 步 :22 外 一 30 外 ; 

第 5 步 :25 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 5; 第 7 步 :10 内 一 18 内 ; 

第 8 步 : 13 一 21; 第 9 步 : 26 内 一 2 内 ; 

第 10 步 : 29 一 V2 ( 回 ) 





图 350 4 极 36 槽 单 双 层 混合 式 


运 : S=3; u=4; y=5. 7. 9; E; a=1 
(š: S=2; u=4; y=6. 8; 显 ; a=1 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 槽 数 : Z=36 
© 每 组 圈 数 : Se =3 ; Sg =2 
ORATE: ys=3 一 8、2 一 9、1 一 10; 
ya=2— 8. 1>9 
@ 线圈 组 数 : U54 ;24 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=20 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 是 柑 法 进行 航线 。 绕 组 的 线圈 想 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 


° 08 ° 






































a) RAE 


. TS ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul (BE) 一 1 外 ;第 2 步 :8 一 17; 

第 3 步 :10 外 一 19 外 ; 第 4 步 :26 一 35; 

第 5 步 :28 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 6; 第 7 步 :13 一 22; 

第 8 步 : 15 一 24; 第 9 步 :31 一 4; 

第 10 步 :33 一 V2 ( 回 ) 











. T8 ° 


126 ”6 极 单 双 层 混合 式 绕组 
6 极 24 x 


1; u=3, 3; y=2. ; m; a=1) 绕 
ua, 3; a 2 T; 


绕组 参数 


数 : 2p=6 
2 : S 去 =2， pl 


© 铁心 槽 数 : Z=24 


; 9 起 三 ] ， 2 





:ya=2 一 4、 


== 5; 13 





y 起 =1 3 


24, 1 5 


© 线圈 组 数 : wx 运 =6 ; u | =6 


© 总 线圈 数 : O=18 


@ 每 相 路 数 : a=1 


线圈 戏 线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 扔 起 
动 绕组 的 吊 拒 法 进行 嵌 线 。 绕 组 的 线圈 藤 线 规律 简 


述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕 纪 


昌 各 有 6 组 线圈 组 ， 每 组 线 





圈 组 均 由 小 圈 向 大 图 分 





HHEko HEREIN 


MOARA ROITMAN, Fe ER T RTEA HE 
HEROIT AAR O JHRA EGIN o 
线圈 具体 的 典 线 操作 步 序 ， 可 参考 府 线 图 中 铁 


























心 模 内 阿拉 伯 数 字 1、2、 


3… 自 然 排序 。 





a) RE 


e ER ° 


线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 


U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 
第 3 步 :6 外 一 9 ; 

第 5 步 : 4 外 一 17; 

第 7 步 : 2 外 一 U2 ( 回 ) 
V 相 接 线 : 

第 8 步 : V1 ( 进 ) 一 3; 
第 10 步 : 8 内 一 11; 

第 12 步 : 16 内 一 19 ; 
第 14 步 :24 内 一 V2 ( 回 ) 


第 2 步 :4 外 一 8 外 ; 
第 4 步 :12 外 一 16 外; 
第 6 步 :20 外 一 24 外 ; 


第 9 步 :6 内 一 10 内; 
第 11 步 :14 内 一 18 内 ; 
第 13 步 :22 内 一 2 内 ; 








b) 接线 图 
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13.1 2 极 绕组 
352 2 极 12 EŻ 


运 : S=2; u=2; y=3、5; 显 ; a =1 
起 : S=2; u=2; y=3、5; 显 ; a =1 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 © 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : S. =2 ; Sg =2 
O RATTE: y 运 =2 一 5、1 一 6 
yg=2—>5, 1—6 
© 线圈 组 数 : Uz =2 ; 2 起 三 2 
© 总 线圈 数 : O=8 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

KRRP, RAREZA, JE 
RAER BEH R EREE fi 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 租 入 铁心 对 应 的 槽 内， 按照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 























a) RE 


. [Qe 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :5 外 一 11 外 ; 

第 3 步 :7 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (BE) — 4; 第 5 步 :8 内 一 2 内 ; 

第 6 步 : 10— V2 (m) 








山 


b) 接线 图 





353 2 极 12 {E32 
Ë. S a aq, 6: Bi 3 于 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : S; =2 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : y;s 了 2 一 6、1 一 7 ;yg 了 2 一 6、1 一 7 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ui =2 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
ik Eik iH fE 

Aik, RARA RZA, JAE 
ZIRHI ERARE BEH RERE juj 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 舱 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 


e 88 ° 




















a) REE 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 : 6 一 12; 

第 3 步 :7 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :V1 (E) 一 4 外 ;第 5 步 :9 一 3; 

第 6 步 : 10 外 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 
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354 2 极 12 模 正弦 


运 : S=3; u=2; y=1、3、5; W; a =1 
起 : S=3; u=2; y=1. 3. 5; m; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : Su =3 ; Sg=3 
ORATE: y=3 一 4、 2 一 5、1 一 6; 
ya=3—4. 2>5, 1—6 
© 线圈 组 数 : U 运 2 ; 24 起 三 2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH E 

KRRP, RAREZA, JE 
RAER ERHET Ro BEH WR ERARE fE 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 舱 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 





























a) RE 


° ]6 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 (BE) — 1 F; 第 2 步 :4 外 一 10 外 ; 

第 3 步 :7 外 一 U2 (E) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 4 内 ; 第 5 步 :7 内 一 1 内 ; 

第 6 步 : 10 内 一 V2 ( 回 ) 








山 


b) 接线 图 
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355 2 极 12 模 正弦 


运 : S=3; u=2; y=2, 4. 6; 显 ; a=1 
起 : S=3; u=2; y=2, 4, 6; 显 ; a=1 } 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : Su =3 ; Sg=3 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 5、2 一 6、1 一 7; 
ya=3—5、 2—6、 1—7 
© 线圈 组 数 : U 运 2 ; 2 起 三 2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 艇 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 髓 线 操作 步 序 ， 可 参考 舱 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 





























a) REI 


° €6 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ; 第 2 步 :5 外 一 1 外 ; 

第 3 步 :7 外 一 U2 (l|) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 4 外 ;第 5 步 :8 内 一 2 内 ; 

第 6 步 : 10 外 一 V2 ( 回 ) 








山 


b) 接线 图 
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356 214216 1881E5Z 


运 : S=3; u=2; y=3, 5. 7; m; a=1 
起 : S=3; u=2; y=3. 5. 7; m; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=16 
© 每 组 圈 数 : Su =3 ; Sg=3 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 6、2 一 7、1 一 8; 
ye=3— 6. 2—7. 1—8 
© 线圈 组 数 : U 运 2 ; 2 起 三 2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 租 入 铁心 对 应 的 槽 内， 按照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 





























a) RE 


° SO。 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :6 外 一 14 外 ; 

第 3 步 :9 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 5; 第 5 步 :10 内 一 2 内 ; 

第 6 步 : 13 一 V2 ( 回 ) 











山 


b) 接线 图 








357 2 极 18 模 正弦 
着 汪汪 党 下“ pap: 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : S; =3 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 8、2 一 9、1 一 10; 
yea=2—8、 1—9 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=10 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 是 柑 法 进行 航线 。 绕 组 的 线圈 想 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕 组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 舱 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 


° 96 ° 
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° /6 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :8 一 17; 

第 3 步 : 10 外 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :V1 ( 进 ) 一 6; 第 5 步 : 13 一 4; 

第 6 步 :15 一 V2 (E) 








山 


b) 接线 图 





° 86 ° 


358 2 极 18 模 正弦 


运 : S=4; U=2; y=2, 4, 6, 8; W; Q =1 
起 : S=4; u=2; y=3. 5. 7. 9; m; 6 人 } 绕 组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sg =4 
ORATE: y=4 一 6、3 一 7、2 一 8、1 一 9; 
y=4—7. 3—8. 2—9, 1— 10 
© 线圈 组 数 : U 运 2 ; 2 起 三 2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
k EER k iH E 
KRRP, RAREZA, JE 
2JJ6 Z| BJ kE 2k o BEH WR ERARE f 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 肉 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 



































a) RE 





° 66 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :6 外 一 15 外 ; 

第 3 步 : 10 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 GE) 一 5 外 ;第 5 步 :11 内 一 2 内 ; 

第 6 步 : 14 外 一 V2 (E) 





b) 接线 图 


359 2 极 18 模 正弦 


运 : S=4; u=2; y=3、5、7、9; W; Q =1 
起 : S=4; u=2; y=2、4、6、8; 显 ; 021} 绕 组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sg =4 
RATTE: ys=4 一 7、3 一 8、2 一 9、1 一 10; 
yg=4—> 6. 3—7. 2—8. 1—9 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 是 柑 法 进行 航线 。 绕 组 的 线圈 想 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕 组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 



































a) RE 





° TOT ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 GE) 一 1 外 ;第 2 步 :7 外 一 16 外 ; 

第 3 步 : 10 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 6; 第 5 步 :11 内 一 2 内 ; 

第 6 步 :15 一 V2 ( 回 ) 





b) 接线 图 


360 2 极 24 模 正弦 


运 : S=4; u=2; y=5、7、9、11; 显 ; a=1 
起 : S=2; u=2; y=9. 11; m; a= ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sg=2 
@ 线 圈 节 距 : ys=4 一 9、3 一 10、 2 一 11、 1 一 12; 
yæ=2 >11, 1— 12 
© 线圈 组 数 : U 运 2 ; 24 起 三 2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 舱 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 



































a) RREI 


° €OI ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 : 9 一 21; 

第 3 步 : 13 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :V1 ( 进 ) 一 7; 第 5 步 :17 一 5; 

第 6 步 : 19 一 V2 ( 回 ) 








b) 接线 图 





2 极 24 Ë 1E52 


=4; u=2; y=5, 7. 9. 11; W; q =1 
=3; u=2; y=7, 9. 11; T; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @) 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sg =3 
ORAHE: ys=4 一 9、3 一 10、 2 一 11、 1 一 12; 
ye=3—10. 2>11, 1> 12 
© 线圈 组 数 : 24 运 =2 ; 24 起 三 2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RE 


° SOI ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 
方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1 ; 第 2 步 :9 外 一 21 外 ; 

第 3 步 :13 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 7; 第 5 步 :16 内 一 4 内 ; 

第 6 步 : 19 一 V2 (E) 








b) 接线 图 





362 214 24 F IEIZ 
运 : S=4; u=2; y=5, 7. 9. 11; Wu; a 
起 : S=4; u=2; y=5. 7. 9. 11; 显 ; a 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sg =4 
@ 线 圈 节 距 : yas=4 一 9、3 一 10、 2 一 11、 1 一 12; 
J=4 一 9、3 一 10、2 一 11、1 一 12 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug=2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 舱 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 坐 线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RE 


° LOT ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :9 外 一 21 外 ; 

第 3 步 : 13 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (BE) — 7; 第 5 步 :15 内 一 3 内 ; 

第 6 步 : 19 一 V2 ( 回 ) 











山 


b) 接线 图 








363 2 极 24 槽 正弦 
运 : S=4; u=2; y=6. 8. 10. 12; E; a 
起 : S=4; u=2; y=6. 8. 10. 12; m; a 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Su =4 ; Sg =4 
ORAHE: ys=4 一 10、3 一 11、2 一 12、 1>13; 
Ja=4 一 10、3 一 11、2 一 12、1 一 13 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 
本 典 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 谍 运行 绕组 、 后 和 起 
动 绕组 的 是 柑 法 进行 航线 。 绕 组 的 线圈 想 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 坐 线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RE 


° 601 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 
的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方 
向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :10 外 一 22 外 ; 

第 3 步 : 13 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (E) 一 7 外 ;第 5 步 :16 内 一 4 内 ; 

第 6 步 : 19 外 一 V2 ( 回 ) 








o) 


b) 接线 图 
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364 2 极 24 槽 正弦 
运 : S=5; u=2; y=3、5、7、9、11; 显 ; a =1 
起 : S=3; u=2; y=7、9、11; 显 ; 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Su =5 ; Sa =3 
@ 线圈 节 距 : 
ya=5>8, 4>9, 3>10, 2>11, 1—12; 
y=3 >10, 2—11, 1> 12 
@ 线圈 组 数 : ux =2 ; ug=2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 
本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 嵌 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 嵌 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 藤 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 外 一 20 外 ; 

第 3 步 : 13 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 7; 第 5 步 :16 内 一 4 内 ; 

第 6 步 :19 一 V2 (E) 











o) 


b) 接线 图 
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365 243 24 槽 正弦 
(E: S=5; u=2; y=4, 6, 8. 10, 12; 显 ; a =1 
起 : S=3; u=2; y=8. 10. 12 m 


绕组 


显 ; Q =1 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Su =5 ; Sg =3 
@ 线圈 节 距 : 
ya=5>9, 4>10, 3—11. 2>12, 1—13; 
y=3 >11, 2> 12, 1> 13 
O 线圈 组 数 : uj =2 ; ug=2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 
本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 嵌 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 舱 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 藤 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
































a) RE 


° €I ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕 组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ; 第 2 步 :9 外 一 21 外 ; 

第 3 步 : 13 外 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (E) 一 7 外 ; 第 5 步 :17 内 一 5 内 ; 

第 6 步 :19 外 一 V2 ( 回 ) 











o) 


b) 接线 图 
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366 2 极 24 {E52 
运 : S=5; u=2; y=3. 5. 7. 9. 11; 显 ; as) 
起 : S=4; u=2; y=5. 7. 9. 11 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Sa=5 ; Sr =4 
D RETIE : 
ya=5>8, 4>9, 3>10, 2>11, 1>12; 
ya=4—9、 3> 10, 2>11, 1> 12 
@ 线圈 组 数 : ux =2 ; ug=2 
© 总 线圈 数 : O=18 @ 每 相 路 数 : a=1 
Zk Eir iH fE 
KRRP, RAREZA, JE 
RARER BEH R ERE fi 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 舱 入 铁心 对 应 的 槽 内， 按照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
































a) RE 


e STT ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 外 一 20 外 ; 

第 3 步 : 13 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 7; 第 5 步 :15 内 一 3 内 ; 

第 6 步 :19 一 V2 (E) 











o) 


b) 接线 图 
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367 2 极 24 EA 


(8: S=5; u=2; y=4, 6. 8. 10. 12; m; a=1 } 
起 : S=4; u=2; y=6. 8. 10. 12 ” 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Su =5 ; 9 中 =4 
D 线圈 节 距 : 
ya=5>9, 4>10, 3 一 11、 2 一 12、 1 一 13; 
Ja=4 一 10、3 一 11、2 一 12、1 一 13 
O 线圈 组 数 : uj =2 ; ug=2 
© 总 线圈 数 : O=18 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 欣 线 讲解 
KRRP, RAREZA, JE 
IRAI ERARE 262H RERE juj 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
































a) RE 


| LII ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕 组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ; 第 2 步 :9 外 一 21 外 ; 

第 3 步 : 13 外 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (E) 一 7 外 ; 第 5 步 :16 内 一 4 内 ; 

第 6 步 : 19 外 一 V2 ( 回 ) 








b) 接线 图 





° SH ° 


368 2142 24 181E5Z 


运 : S=5; u=2; y=3. 5. 7. 9. 11; E; s=, 
起 : S=5; u=2; y=3. 5. 7. 9. 11; 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=2 @) 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Su =5 ; Su =5 
@ 线圈 节 距 : 
ya=5>8, 4>9, 3>10, 2>11, 1—12; 
y=5>8, 4>9, 3—10, 2>11, 1> 12 
O 线圈 组 数 : ux =2 ; ug=2 
© 总 线圈 数 : O=20 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 其 线 讲解 
本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 嵌 运行 绕组 、 后 嵌 起 
动 绕组 的 整 嵌 法 进行 区 线 。 绕 组 的 线圈 藤 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :8 外 一 20 外 ; 

第 3 步 :13 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 7; 第 5 步 :14 内 一 2 内 ; 

第 6 步 : 19 一 V2 ( 回 ) 











o) 


b) 接线 图 
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369 2 极 24 模 正弦 


运 : S=6; U=2; y=1、3、5、7、9、11; 显 ; a =1 
起 : S=4; u=2; y=5、7、9、11; 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @) 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S. =6 ; Sr =4 
@ RETIE: 
Ja=6 一 7、5 一 8、4 一 9、3 一 10、2 一 11、 
1— 12; 
ya=4—9, 3 一 10、 2 一 11、 1 一 12 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=20 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 基线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 嵌 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 垦 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 









































a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕 组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1 ; ”第 2 步 :7 外 一 19 外 ; 

第 3 步 :13 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 :V1 OGE) 一 7 内 ;第 5 步 :15 内 一 3 内 ; 

第 6 步 : 19 内 一 V2 ( 回 ) 








b) 接线 图 





370 2 极 24 模 正弦 


运 : S=6; U=2; y=1、3、5、7、9、11; m; a =1 
起 : S=5; u=2; y=3、5、7、9、11; T; a=1 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=2 D 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Su =6 ; Sg=5 
@ 线圈 节 距 : 
Ja=6 一 7、5 一 8、4 一 9、3 一 10、2 一 11、 
1 一 12; 
ya=5 8, 4—>9, 3—10, 2 一 11、 1 一 12 
O 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=22 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 基线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 骨 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :7 外 一 19 外 ; 

第 3 步 :13 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (BE) 一 7 内 ;第 5 步 :14 内 一 2 内 ; 

第 6 步 : 19 内 一 V2 ( 回 ) 





b) 接线 图 


371 2 极 24 模 正弦 


运 : S=6; U=2; y=1、3、5、7、9、11; 显 ; s 
起 : S=6; u=2; y=1, 3. 5. 7. 9. 11; m; a =1 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Su =6 ; Sg=6 
@ 线圈 节 距 : 
JE=6 一 7、5 一 8、4 一 9、3 一 10、2 一 11、 
1 一 12 | 
yg=6>7, 5>8, 4>9, 3>10, 2>11, 
1 一 12 
© 线圈 组 数 : us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=24 @ 每 相 路 数 a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 典 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 读 运行 绕组 、 后 和 起 
动 绕组 的 整 典 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 藤 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 垦 线 操作 步 序 ， 可 参考 垦 线 图 中 ， 
铁心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 























a) RE 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 的 线圈 组 的 
电流 方向 相反 。 具 体 接 线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ; 第 2 步 :7 外 一 19 外 ; 

第 3 步 : 13 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 ( 进 ) 一 7 内 ; 第 5 步 :13 内 一 1 内 ; 

第 6 步 : 19 内 一 V2 ( 回 ) 








b) 接线 图 
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372 2 极 24 模 正弦 


运 : S=6; U=2; y=2、4、6、8、10、12; 显 ; 
起 : S=6; u=2; y=2, 4, 6, 8, 10, 12; 显 ; 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=2 @) 铁心 槽 数 : 
@ 每 组 圈 数 : Su =6 ; Sg=6 
@ 线圈 节 距 : 
JE=6 一 8、5 一 9、4 一 10、3 一 11 
1 一 13; 
ya=6>8, 5>9, 4—10, 3> 11 
1> 13 
线圈 组 数 : uz =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=24 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 其 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕 组 的 吊 般 法 进行 般 线 。 绕 组 的 线圈 摧 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 疾 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 对 入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 





























a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕 组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 的 线圈 组 的 
电流 方向 相反 。 具 体 接 线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :8 外 一 20 外 ; 

第 3 步 : 13 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 4 步 : V1 (E) 一 7 外 ; 第 5 步 :14 内 一 2 内 ; 

第 6 步 :19 外 一 V2 ( 回 ) 




















山 


b) 接线 图 





13.2 4 极 绕组 
373 4 极 12 槽 正弦 


运 : S=2; u=4; y=1、3; 显 ; a=1 
起 : S=1; u=4; y=2; — mj; a=1} 绕组 


绕组 参数 
QO 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=12 
O 每 组 圈 数 : S =2 ; Sa =1 
人 由 线圈 节 距 : ys =2 一 3、1 一 4;yg=1 一 3 
© 线圈 组 数 : 1 运 =4 ; 2 起 =4 
@ 总 线圈 数 : O=12 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 其 线 讲解 

本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 艇 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 垦 入 铁心 对 应 的 槽 内， 按照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 圣 入 铁心 覃 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕 组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul (BE) 一 1 外 ; 第 2 步 :3 外 一 6 外 ; 

第 3 步 : 4 外 一 7 外 ; 第 4 步 :9 外 一 12 外; 

第 5 步 : 10 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接线 : 

第 6 步 :V1( 进 ) 一 3 内 ;第 7 步 :$ 内 一 8 内; 

第 8 步 : 6 内 一 9 内 ; 第 9 步 :11 内 一 2 内 ; 

第 10 步 : 12 内 一 V2 (Hl) 











b) 接线 图 


374 44% 16 IEZ 


运 : S=2; u=4; y=2, 4; W; a=1 
起 : S=2; u=4; y=2, 4; W; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 槽 数 : Z=16 
© 每 组 圈 数 : S; =2 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : ya=2—4 1>5;yg=2>4 1 一 5 
O 线圈 组 数 : uz =4 ; ug =4 
© 总 线圈 数 : O=16 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 读 运行 绕组 、 后 和 起 
动 绕组 的 吊 舱 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 散 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 











圈 组 均 由 小 圈 向 大 轿 分 组 进行 能 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 槽 口 并 蔷 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 嵌 线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 








a) RE 





线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 的 
接线 方式 为 显 极 式 , 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ; 第 2 步 :4 外 一 8 外 ; 

第 3 步 :5 外 一 9 外 ; 第 4 步 : 12 外 一 16 外; 

第 5 步 : 13 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 3 外 ;第 7 步 :6 内 一 10 内 ; 

第 8 步 : 7 外 一 11 外 ; 第 9 步 : 14 内 一 2 内 ; 

第 10 步 : 15 外 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 


375 4 极 24 模 正弦 


运 : S=2; u=4; y=3、5; 显 ; a =1 
起 : S=2; u=4; y=3、5; m; a =1 } 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S; =2 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : y 2 =2— 5. 1—6;ye=2—5. 1 一 6 
© 线圈 组 数 : 1 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, JE 
RARER R BEH R ERE fi 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 对 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 

















a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 
的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 
相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :5 外 一 11 外 ; 

第 3 步 :7 一 13; 第 4 步 : 17 外 一 23 外; 

第 5 步 : 19 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 6; 第 7 步 :8 内 一 14 内 ; 

第 8 步 : 10 一 16; 第 9 步 : 20 内 一 2 内 ; 

第 10 步 :22 一 V2 (H) 














b) 接线 图 


376 4 极 24 模 正弦 


运 : S=2; u=4; y=4、6; Wm; a=1 
起 : S=2; u=4; y=4. 6; 显 ; a =1 } 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S; =2 ; Sg =2 
ORAHE: ys 2 一 6、 1>7;yg=26, 1>7 
© 线圈 组 数 : 1 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 舱 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 散 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 

















a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :6 一 12; 

第 3 步 :7 外 一 13 外 ; 第 4 步 : 18 一 24; 

第 5 步 :19 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 4 外 ;第 7 步 :9 一 15; 

第 8 步 : 10 外 一 16 外 ; 第 9 步 :21 一 3; 

第 10 步 :22 外 一 V2 ( 回 ) 








山 


b) 接线 图 





377 44% 24 IEA 


运 : S=3; u=4; y=2, 4. 6; 显 ; a=1 
(ë: S=2; u=4; a 6; T; 0 =1 } 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : Se =3 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 5、2 一 6、1 一 7; 
ya=2—6. 1—7 
© 线圈 组 数 : U54 ; U 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=20 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 艇 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 



































a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 的 
接线 方式 为 显 极 式 , 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :5 外 一 11 外 ; 

第 3 步 : 7 外 一 13 外; 第 4 步 : 17 外 一 23 外 ; 

第 5 步 : 19 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 4 外 ;第 7 步 :9 内 一 15 内 ; 

第 8 步 : 10 外 一 16 外 ; 第 9 步 :21 内 一 3 内 ; 

$ 10 zF: 22 外 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 


378 4 极 24 模 正弦 


运 : S=3; u=4; y=2, 4. 6; 显 ; a =1 
(ë: S=3; u=4; y=2, 4. 6; WE; a=1 } 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S2=3 ; Sg=3 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 5、2 一 6、1 一 7; 
ya=3—5、 2—6、 1—7 
© 线圈 组 数 : U54 ; U 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=24 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 艇 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 









































a) RE 


线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 


的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相 


反 。 


具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :5 外 一 11 外 ; 
第 3 步 :7 外 一 13 外 ; 第 4 步 :17 外 一 23 外 ; 
第 5 步 : 19 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1 ( 进 ) 一 4 外 ;第 7 步 :8 内 一 14 内 ; 
第 8 步 : 10 外 一 16 外 ; 第 9 步 : 20 内 一 2 内 ; 
$ 10 zF: 22 外 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 


° OPI ° 


图 379 4 极 32 槽 正弦 


运 : S=3; U=4; y=3、5、7; m; Q=1 
(ë: S=2; u=4; Y= 5: 7; F; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 横 数 : Z=32 
© 每 组 圈 数 : Se =3 ; Sg =2 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 6、2 一 7、1 一 8; 
yga=2—7. 1— 8 
@ 线圈 组 数 : U 运 =4 ; U 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=20 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 炭 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 , 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 垦 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 



































a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 
的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 
相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :6 外 一 14 外 ; 

第 3 步 : 9 一 17; 第 4 步 : 22 外 一 30 外 ; 

第 5 步 :25 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 5; 第 7 步 : 11 内 一 19 内 ; 

第 8 步 : 13 一 21 ; 第 9 步 : 27 内 一 3 内 ; 

第 10 步 :29 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 


图 380 4 极 32 槽 正弦 


运 : S=3; u=4; y=3、5、7; m; a =1 
(ë: S=3; u=4; y=3. 5. 7; m; a =1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @) 铁心 横 数 : Z=32 
© 每 组 圈 数 : Su =3 ; Sg=3 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 6、2 一 7、1 一 8; 
ye=3 > 6, 2—7. 1—8 
© 线圈 组 数 : U 运 =4 ; U 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=24 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 
本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 整 骨 法 进行 肉 线 。 绕 组 的 线圈 艇 线 规律 简 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RE 


° €hI ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 
的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 
相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :6 外 一 14 外 ; 

第 3 步 : 9 一 17; 第 4 步 : 22 外 一 30 外 ; 

第 5 步 :25 一 U2 (M) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 5; 第 7 步 : 10 内 一 18 内 ; 

第 8 步 :13 一 21 ; 第 9 步 : 26 内 一 2 内 ; 

第 10 步 :29 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 


4 极 32 B 1E52 


: S=3; u=4; y=4、6、8; 显 ; 9 =1 
: S=3; u=4; y=4、6、8; m; a =1 } 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 横 数 : Z=32 
© 每 组 圈 数 : Su =3 ; Sg =3 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 7、2 一 8、1 一 9，; 
ya=3—7. 2>8, 1—9 
© 线圈 组 数 : U54 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=24 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 内 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 徐 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 








运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 坐 线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
































a) RE 


° ShI ° 


线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 


的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相 


反 。 


具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :7 外 一 15 外 ; 
第 3 步 : 9 外 一 17 外 ; 第 4 步 :23 外 一 31 外 ; 
第 5 步 :25 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 :V1( 进 ) 一 5 外 ;第 7 步 :11 内 一 19 内 ; 
第 8 步 : 13 外 一 21 外 ; 第 9 步 :27 内 一 3 内 ; 
第 10 步 :29 外 一 V2 (E) 








b) 接线 图 


° 9bhI ° 


382 4 极 32 槽 正弦 
(E: S=4; u=4; y=2, 4. 6. 8; E; a =1 } 
起 : S=3; u=4; y=4. 6. 8; 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 槽 数 : Z=32 
@ 每 组 圈 数 : S254 ; Sg=3 
ORETTE: ys=4 一 6、3 一 7、 2 一 8、1 一 9; 
ya=3—7. 2>8, 1—9 
© 线圈 组 数 : 1 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=28 @ 每 相 路 数 : a=1 
zk Elik iH fE 
KRRP, RAREZA, JE 
SRH HI r Sutip ZH MR ARAE aj 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 









































a) RE 


° LI ° 


线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 


的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相 


反 。 





具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :6 外 一 14 外 ; 
第 3 步 : 9 外 一 17 外 ; 第 4 步 :22 外 一 30 外 ; 
第 5 步 :25 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 5 外 ; 第 7 步 :11 内 一 19 内 ; 
第 8 步 :13 外 一 21 外 ; 第 9 步 :27 内 一 3 内 ; 
第 10 步 :29 外 一 V2 ( 回 ) 








b) 接线 图 


° ShI ° 


图 383 414 361481E5Z 
运 : S=4; u=4; y=3, 5. 7. 9; m; a= 
起 : S=2; u=4; y=6. 8; 显 ; a= 


绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : @ 铁心 槽 数 : Z=36 
@ 每 组 圈 数 : S; =4 ; Sg=2 
ORATIE: ys=4 一 7、3 一 8、2 一 9、1 一 10; 
yga=2—8. 1] + 9 
© 线圈 组 数 : 4 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=24 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
ZRA PAIET Ro MRE TF o 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 的 
接线 方式 为 显 极 式 , 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :7 外 一 16 外 ; 

第 3 步 : 10 外 一 19 外 ; 第 4 步 :25 外 一 34 外; 

第 5 步 :28 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 6; 第 7 步 :13 内 一 22 内; 

第 8 步 : 15 一 24 |; 第 9 步 :31 内 一 4 内 ; 

第 10 步 : 33 外 一 V2 (E) 








b) 接线 图 


图 384 414 36 {E532 
Ti: S=4; u=4; y=2, 4. 6. 8; m; s, 
起 : S=3; u=4; y=5. 7. 9 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 横 数 : Z=36 
© 每 组 圈 数 : Su =4 ; Sg=3 
ORAHE: y=4 一 6、3 一 7、 2 一 8、1 一 9; 
ya=3—8、. 2—9、1—10 
O 线圈 组 数 : 4 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=28 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 起 
动 绕组 的 吊 典 法 进行 欢 线 。 绕 组 的 线圈 府 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 









































a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 和 起 动 绕组 的 线圈 组 之 间 的 
接线 方式 为 显 极 式 , 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
有 具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接线 : 

第 1 步 :Ul ( 进 ) 一 1; 第 2 步 :6 外 一 15 外 ; 

第 3 步 : 10 一 19 ; 第 4 步 : 24 外 一 33 外 ; 

第 5 步 :28 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 5 外 ;第 7 步 : 12 内 一 21 内 ; 

第 8 步 :14 外 一 23 外 ; 第 9 步 :30 内 一 3 内 ; 

第 10 步 : 32 一 V2 (H) 





山 


b) 接线 图 





图 385 414 361481E5Z 
(E: S=4; u=4; y=3, 5. 7. 9; m; (I) 
起 : S=3; u=4; y=4. 6. 8 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 槽 数 : Z=36 
@ 每 组 圈 数 : S =4 ; Sg =3 
@ 线圈 节 距 : ys=4 一 7、3 一 8、2 一 9、1 一 10; 
ya=3—7. 2>8, 1 一 9 
O 线圈 组 数 : 1 运 =4 ; 2 起 =4 
© 总 线圈 数 : O=28 @ 每 相 路 数 : a=1 
zk Elik iH fE 
KRRP, RAREZA, JE 
SRH HI MIRET ZH MR ARAE aj 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 起 动 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内 。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 









































a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 起 动 绕 组 的 线圈 组 之 间 的 
接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 外 ;第 2 步 :7 外 一 16 外 ; 

第 3 步 : 10 外 一 19 外 ; 第 4 步 : 25 外 一 34 外 ; 

第 5 步 :28 外 一 U2 ( 回 ) 

V 相 接 线 : 

第 6 步 : V1 ( 进 ) 一 6; 第 7 步 :12 内 一 21 内 ; 

第 8 步 : 15 一 24; 第 9 步 : 30 内 一 3 内; 

第 10 步 :33 一 V2 ( 回 ) 











b) 接线 图 
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14.1 2 极 绕组 
图 386 2 极 12 BERNAR 


运 : S=2; u=2; y=3、5; 显 ; a=1 
m: S=1; u=2; y=6; T; a=1 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=12 
O RARR: Ss =2 ; Sw=1 
ORETTE: y =2— 5. 1—6;ya=1—7 
O 线圈 组 数 : us =2 ; un =2 
© 总 线圈 数 : O=6 D 每 相 路 数 : a=1 
ik Eik iH fE 

Aik, RARA RRITAR, JARE 
MRETI. ARERR E faj 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 虑 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 谋 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
槽 口 并 人 著 入 铁心 槽 内 。 

置 极 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 欢 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MERI O HRA REGIEN o 
线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 





























a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 ; 

第 2 步 : 5 槽 外 一 11 Kh; 

第 3 步 :7 槽 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

3842: 1198 5— 5488; 

第 5 步 : 1187 — 5 R 6 

















b) 接线 图 


387 2 极 12 权 正弦 分 布 罩 极 式 


运 : S=3; u=2; y=2, 4. 6; 显 ; a =1 
{ : S=1; u=2; y=5; T; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @@ 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : S;=3 ; Sw =1 
RAWE: yx =3 一 5、2 一 6、 1 一 7 ;ym=1 一 6 
© 线圈 组 数 : us =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 嵌 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 谍 运行 绕组 、 后 符 畦 
极 绕组 的 整 峙 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 符 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 虑 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 府 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
槽 口 并 人 著 入 铁心 覃 内。 

罩 极 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MER O HRA EREGI o 
RARER, MAARE Pek 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) 一 1 槽 外 ; 

第 2 步 :5 BF 11 Rh; 

第 3 步 :7 槽 内 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 : 1248 5— 648; 

第 5 步 : 11 8 7 — 5 R 6 

















b) 接线 图 


388 24 161481E5Z4yf S Ç 


运 : S=3; u=2; y=3. 5. 7; 显 ; a =1 
{ š: S=1; u=2; 5 T; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=16 
© 每 组 圈 数 : S. =3 ; Sa =1 
@ 线圈 节 距 : yx=3 一 6、2 一 7、1 一 8 ;ym=1 一 6 
© REH: us =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=8 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, JE 
MRETI E RERE fa 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 碟 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 谋 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
OIRA HEGEN o 

罩 极 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MER O HRA EREGI o 
RERIK, nZ 24082 gk 
RB B 1. 2. 3: H ARHEE o 
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线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 
U 相 接 线 : 
第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 槽 ; 
第 2 步 : 6 槽 一 14 槽 ; 
第 3 步 :9 槽 一 U2 ( 回 ) 
置 极 接线 : 
第 4 步 : 1688 5— 8488; 
第 5 步 : 13 模 7 一 5 槽 6 
































b) 接线 图 


389 24 161481E5Z4yf = Ç 


tS S=4; u=2; y=1, 3. 5. 7; m; a=1 
m: S=1; u=2; y=7; 显 ; Q =1 


绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : @ 铁心 槽 数 : Z=16 
@ 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sa =1 
O RETTE: ya=4 > 5, 3>6, 2>7, 1>8; 
ya=1—8 
@@ 线 圈 组 数 : us =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=10 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 嵌 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 谍 运行 绕组 、 后 艇 畦 
极 绕组 的 整 通 法 进行 幅 线 。 绕 组 的 线圈 垦 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 碟 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 让 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
槽 口 并 代入 铁心 槽 内。 

罩 极 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MEAE O JRA EREGI o 
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心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 罩 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 
U 相 接 线 : 
第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 槽 ; 
第 2 步 :5 槽 一 13 槽 ; 
第 3 步 :9 槽 一 U2 ( 回 ) 
置 极 接线 : 
第 4 步 : 15485— 7488; 
第 5 步 : 14 模 7 一 6 模 6 





























b) 接线 图 


390 24 161481E5Z4yf = Ç 


tS S=4; u=2; y=1, 3. 5. 7; m; a=1 
m: S=2; u=2; y=5; 显 ; Q =1 


绕组 


绕组 参数 
© 电机 极 数 : @ 铁心 槽 数 : Z=16 
@ 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sa =2 
O RETTE: ya=4 > 5, 3>6, 2>7, 1>8; 
ya=l>6 
O 线圈 组 数 : uz =2 ; un =2 
@ 总 线圈 数 : O=12 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 基线 讲解 

本 内线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 四 
极 绕组 的 整 嵌 法 进行 拒 线 。 扔 线 规律 简 述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 肉 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 谋 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
槽 口 并 谍 人 铁心 槽 内 。 

ERRA PA 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 谍 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 嵌入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
DERE O JHA ERLI o 
RARER, MAARE Pek 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2 、3… 自 然 排 序 。 





























a) RE 





° SOŢ ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 
方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) — 1 882; 

第 2 步 :5 槽 一 13 槽 ; 

第 3 步 : 9 槽 外 一 U2( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :3 槽 5 一 11 模 8 ; 

第 5 步 :1 槽 7 一 9 槽 6 
































b) 接线 图 


图 391 2 极 16 yf P Rs 


运 : S=4; u=2; y=4; Wu; q=1 
E: S=2; u=2; y=5; Œ; Q =l ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=16 
© 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sa =2 
由 RETE : y==1— 5 ;y=1 — 6 
@@ 线 圈 组 数 : ua =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=12 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 嵌 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 谍 运行 绕组 、 后 和 能 畦 
极 绕组 的 整 峙 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 嵌 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 辕 极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 组 进行 般 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 














a) RE 


° L9I ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 
方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) — 1 882; 

第 2 步 : 8 醒 外 一 16 模 外 ; 

第 3 步 : 9 槽 外 一 U2( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 : 1688 5— 8488; 

第 5 步 : 14 模 7 一 6 模 6 




















b) 接线 图 


392 242 18 EERI HRR 
S: S2 uai ya ` Bi aa) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : Se =3 ; Sw =2 
@ 线圈 节 距 : ya=3 一 7、2 一 8、1 一 9 ;ym=1 一 6 
© 线圈 组 数 : us =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=10 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 嵌 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 谍 运行 绕组 、 后 符 畦 
极 绕组 的 整 峙 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 嵌 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 图 分 组 进行 由 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 垦 入 铁 
心 对 应 的 柳 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
槽 口 并 人 著 入 铁心 覃 内。 

罩 极 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MER O HRA EREGI o 
RERIK, nZ 1082 gk 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 


























a) REE 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) — 1 882; 

第 2 步 : 718 — 1688; 

第 3 步 : 10 槽 外 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 : 18885— 948; 

第 5 步 : 15 档 7 一 6 模 6 





























b) 接线 图 


393 24 181481FE5Z4yf = iÇ 


运 : S=3; u=2; y=4. 6. 8; m; a=1 
m: S=2; u=2; y=6. 8; T; a=1 } 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=18 
@ 每 组 圈 数 : S. =3 ; Sw =2 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 7、2 一 8、1 一 9; 
ya=2—8、 1—9 
O 线圈 组 数 : us =2 ; un =2 
© 总 线圈 数 : O=10 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 藤 线 讲解 

ARAR, RARAHI, JAE 
RAIRE ETR. MRAR F o 

18 4Y2%2H Isa 2 262124 41 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 艇 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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- ILI ° 


线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 
U 相 接 线 : 
第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 ; 
第 2 zF: 7 槽 外 一 16 RF; 
第 3 步 : 10 模 一 U2 ( 回 ) 
置 极 接线 : 
第 4 步 : 1788 5— 848; 
第 5 步 :15 模 7 一 6 模 6 

















b) 接线 图 


394 2 极 20 Nh RR 


运 : S=5; u=2; y=5; Wm; a=1 
Æ: S=2; u=2; y=6; m; q=1 ) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=20 
@ 每 组 圈 数 : S; =5 ; Sy =2 
由 线圈 节 距 : yy 运 =1 一 6;]) 蛙 =1 一 7 
© 线圈 组 数 : us =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 散 线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 时 
极 绕组 的 整 峙 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 嵌 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 组 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
HEE ERGATA O HERA REOR o 

RARER, MARRE PE 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 

















a) RRE 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) 一 1 槽 外 ; 

第 2 步 : 10 WF 20 1h; 

第 3 步 : 11 档 外 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :20 模 5 一 10 模 8 ; 

第 5 步 :17 模 7 一 7 模 6 




















ut 


b) 接线 图 





图 395 2 极 20 模 正弦 分 布 罩 极 式 


qoj. e I ` 
m: S=2; u=2; y=5、 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=2 © 铁心 槽 数 : Z=20 
© 每 组 圈 数 : S. =5 ; Sa =2 
@ 线圈 节 距 : 
ya=5—>6, 4—7. 3—8. 2—9. 1—10; 





ya=2— 7. 1—8 
线圈 组 数 : uj =2 ; ua =2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
Zk Eir iH fE 

Aik, RARA 6438472621. JARE 
WREE TRR. ARER RE fa 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 蔡 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内， 按照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方 
式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
有 具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) — 1 882; 

第 2 步 : 6 槽 外 一 16 槽 外 ; 

第 3 步 : 11 档 外 一 U2 (Ml) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :20 模 5 一 10 模 8 ; 

第 5 步 : 16 模 7 一 6 模 6 

















b) 接线 图 


图 396 2 极 20 模 正弦 分 布 罩 极 式 


SSE Says 0 sg m AA 
m: S=2; u=2; y=7, 9; 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=2 © 铁心 槽 数 : Z=20 
© 每 组 圈 数 : S. =5 ; Sa =2 
@ 线圈 节 距 : 
yg=5—*6. 4=>7 3—8, 2—9., 1—10; 





ya==2—9., 1— 10 
© 线圈 组 数 : uj =2 ; ua =2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
Zk Eir iH fE 

KRRP, RAREZA, Jae 
MRETI. ARERR faj 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 众 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 般 入 铁心 对 应 的 槽 内， 按照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 权 口 并 山 入 铁心 柳 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排序 
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° LLI ° 


线圈 接线 讲解 
本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 
U 相 接 线 : 
第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 槽 ; 
第 2 步 : 6 槽 外 一 16 槽 外 ; 
第 3 步 : 11 槽 一 U2( 回 ) 
置 极 接线 : 
第 4 步 : 18 槽 5 一 8 槽 8 ; 
第 5 步 : 16 模 7 一 6 模 6 




















ut 


b) 接线 图 





397 214 24 ÑEN iE 


运 : S=4; u=2; y=5, 7. 9. 11; 显 ; a =1 
m: S=3; u=2; y=3, 5. 7; 显 ; Q=1 


绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 D 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S. =4 ; Sa =3 
@ 线圈 节 距 : 
JE=4 一 9、3 一 10、2 一 11、1 一 12; 
yw=3—6.2—7. 1—8 
O 线圈 组 数 : ux =2 ; ua =2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
Zk Eir iH fE 
KRRP, Z82268 47262. Ji 
MRETI. ARERR fa 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 般 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
EEROR DA O HRA ERE o 
RARER, MARRE Ek 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 ( 进 ) 一 1 槽 ; 

第 2 步 : 9 槽 一 21 槽 ; 

第 3 步 : 13 槽 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :5 槽 5 一 17 槽 8 ; 

$5: 22187 — 10486 





























b) 接线 图 


398 2 极 24 WA RRR 
时 S 3; y-o; m a21) 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S; =5 ; Sw =2 
线圈 节 距 . ya=1— 8;y==1 >+ 7 
© ZB82H2N: ua =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, Ji 
MRETI R. A RER RE fai 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 ， 均 分 组 进行 峙 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 罩 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) — 1 882; 

第 2 步 : 12 WF 24 Hh; 

第 3 步 : 13 槽 外 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :24 槽 5 一 12 模 8 ; 

第 5 步 : 19 模 7 一 7 模 6 

















山 


b) 接线 图 








399 243 24 覃 分 布置 极 式 
看: 322; 人 2; 从; m: 0921} 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S; =5 ; Sy =2 
由 RETE : J 运 = 一 8 ya=l 8 
© 线圈 组 数 : ua =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=14 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 散 线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 时 
极 绕组 的 整 峙 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 肉 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 组 进行 般 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) 一 1 槽 外 ; 

第 2 步 : 12 模 一 24 槽 ; 

第 3 #: 13 模 外 一 U2( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :6 槽 5 一 18 槽 8; 

# 52: 288 7 — 14 Bi 6 

















b) 接线 图 


400 2 极 24 模 分 布 罩 极 式 
时 汪 v3; E: 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S; =5 ; Sy =2 
由 RETE : J 运 =1 > 8;ya=1 一 9 
© 线圈 组 数 : ua =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=14 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 散 线 讲解 

本 艇 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 骨 运行 绕组 、 后 艇 时 
极 绕组 的 整 峙 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 肉 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 组 进行 般 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 














a) REE 


° S8I ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : U1 G) — 188; 

第 2 步 : 12 模 一 24 槽 ; 

第 3 步 : 13 槽 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :6 槽 5 一 18 槽 8 ; 

第 5 步 :3 槽 7 一 15 槽 6 

















山 


b) 接线 图 





图 401 2 42414 #f EIR 


0 
JE: S=5; u=2; y=8; Mm; Q=1 
( š: S=2; u=2; y=10; 显 ; a =1 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : S; =5 ; Sw =2 
ORATE: ya=1—>9 ; yy=1—> 11 
© REH: us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=14 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 枞 线 讲解 

本 板 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 扯 运行 绕组 、 后 垦 音 
极 绕组 的 吊 嵌 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 嵌 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
疾 组 均 分 组 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 序 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 




















a) RE 


° LSI ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 1; 

第 2 步 :13 模 2 一 1 槽 3; 

第 3 步 :13 槽 4 一 U2( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :3 槽 5 一 15 槽 8; 

# 52: 2888 7 — 14 Bi 6 

















b) 接线 图 


402 2 极 24 构 分 布 罩 极 式 


运 : S=5; u=2; y=8; 显 ; a=1 
Æ: S=2; U=2; y=9、11; W; a =1 } 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 横 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S; =5 ; Sw =2 
ORAHE: ys=1 一 9 ; yy=2 >11, 1> 12 
© REH: us =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 散 线 讲解 

KRR, RAREZA, JE 
WRA PIAT. ARERR ME fa 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MER O HRA EREGI o 

罩 极 绕组 中 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 由 小 圈 
向 大 圈 分 组 进行 谍 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 散人 铁心 
对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 槽 
OJFHRA ELIRA o 

RERIK, nZ 1082 PEK 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
































a) RE 


° 681 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 罩 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) — 1 882; 

第 2 步 : 13 槽 内 一 1 槽 内 ; 

第 3 步 : 13 槽 外 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :4 槽 5 一 16 槽 8 ; 

第 5 步 :2 槽 7 一 14 槽 6 

















山 


b) 接线 图 





403 2 极 24 权 正弦 分 布 罩 极 式 


运 : S=5; U=2; y=4、6、8、10、12; W; a =1 
m: S=2; u=2; y=6. 8; 显 ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 D 铁心 覃 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S. =5 ; Sa =2 
D 线圈 节 距 : 
ya=5>9, 4—10. 3>11, 2>12, 1>13; 








ya=2—8. 1—9 
© 线圈 组 数 : uj =2 ; ua =2 
© 总 线圈 数 : O=14 @ 每 相 路 数 : a=1 
Zk Eir iH fE 

Aik, Z28266 472621. JARE 
MRETI. Z#ZH JZ E ZM fa 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 众 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 嵌入 铁心 槽 内 。 

线圈 具体 的 藤 线 操作 步 序 ， 可 参考 谍 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 
































a) RE 


° 161 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 罩 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 1; 

第 2 步 : 918— 21888; 

第 3 步 : 13 槽 4 一 U2( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :6 槽 5 一 18 槽 8 ; 

第 5 步 :1 槽 7 一 13 覃 6 
































b) 接线 图 


404 2 极 24 槽 正弦 分 布 淖 极 式 


运 : S=5; u=2; y=3、5、7、9、11; 显 ; a =1 
置 : S=3; u=2; y=3, 5, 7; T; a=1 


绕组 


绕组 参数 
(D 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : SEE=5 ; Sa =3 
@ 线圈 节 距 : 
y=5 8 4>9, 3 一 10、 2 一 11、 1—12; 
yw=3—6.2—7. 1>8 
O 线圈 组 数 : ux =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 
KRRP, RAREZA, JE 
MRETI. ARERR fa 
述 如 下 。 
运行 绕组 和 曾 极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 众 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 能 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 人 入 铁心 槽 内。 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RE 


° €6I ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul (E) — 1 882; 

第 2 步 : 8 WF 20 WF; 

第 3 步 : 13 槽 外 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :6 槽 5 一 18 槽 8 ; 

第 5 步 :23 槽 7 一 11 权 6 




















b) 接线 图 


405 2424184 45F4BsE 
R: S=2: u=2: yor, Bi 831} 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S; =6 ; S. =2 
由 RETE : y=l— 8; yg=l — 8 
© 线圈 组 数 : ux =2 ; uw =2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, JE 
WRA PIAT. ARER RE fa 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 组 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 




















a) REE 


° S6I ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 1; 

第 2 步 :13 模 2 一 1 槽 3; 

第 3 步 :13 槽 4 一 U2( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :6 槽 5 一 18 模 8; 

# 52: 288 7 — 14 Bi 6 

















b) 接线 图 


406 2148 24184rf EI 
A B: 0211 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=2 @ 铁心 槽 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S; =6 ; S. =2 
由 RETE : J 运 =1 > 8; yg=l>9 
© 线圈 组 数 : ux =2 ; ug =2 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, Ji 
WRA PIAT. ARER RE fa 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 2 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 分 组 进行 能 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 
将 沉 边 般 入 铁心 对 应 的 模 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 
推 向 铁心 对 应 槽 口 并 嵌入 铁心 覃 内 。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 




















a) REE 


° L6I ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 1; 

第 2 步 :13 模 2 一 1 槽 3; 

第 3 步 : 13 8 4 — U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 4 步 :24 槽 5 一 12 模 8 ; 

第 5 步 :21 模 7 一 9 模 6 

















b) 接线 图 


14.2 4 极 绕 组 
图 407 4 极 12 权 正弦 分 布 罩 极 式 


运 : S=2; u=4; y=1、3; 显 ; a =1 
Æ: S=1; u=4; y=1; T; a=1 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 横 数 : Z=12 
© 每 组 圈 数 : Ss =2 ; Sw=1 
O RETTE: ys=2 一 3、1 一 4 ;ym=1 一 2 
© 线圈 组 数 : U54 ; ua 4 
© 总 线圈 数 : O=12 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 散 线 讲解 

KRRP, RAREZA, JE 
2620936142 ERRER fa 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 由 小 圈 
向 大 圈 分 组 进行 谍 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 散人 铁心 
对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 槽 
OJFHRA ELIRA o 

ERRA PA 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MER O HRA REGIEN o 
RARER, MSAK Pk 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 





























a) RE 


° 661 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 1; 

第 2 步 : 3 槽 外 一 6 槽 外 ; 

第 3 步 :4 槽 4 一 7 槽 5 ; 

第 4 步 : 9 槽 外 一 12 RF; 

1088 8 — U2 (El) 

置 极 接线 : 

第 5 步 :4 槽 10 一 7 模 11; 

第 6 步 : 688 12— 9413; 

第 7 步 : 1088 14— 1F515; 

第 8 步 :12 槽 16 一 3 槽 9 
































b) 接线 图 





408 4424 EN fn ERR 
运 : S=2; u=4; y=3. 5; m; Q=1 
4.: S=1, 1; u=2, 2; y=6, 6; Æ; a=1 


绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : @ 铁心 覃 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Se=2 ; Sa=l, 1 
O RETTE: ys=2 一 5、1 一 6; 
p=] =*7 T=7 
O 线圈 组 数 : uss =4 ; uw =2，2 
© 总 线圈 数 : O=12 D 每 相 路 数 : a=1 
线圈 散 线 讲解 

本 嵌 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 谍 运行 绕组 、 后 艇 畦 
极 绕组 的 整 圣 法 进行 内 线 。 绕 组 的 线圈 读 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 圈 分 组 进行 碟 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 府 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
OHRA HEIEN o 

罩 极 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 肉 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线 圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MEAE O JRA EREGI o 
ZL KI Ze heE2p y, TARRE gk 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RRE 





° 107 ° 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方 
式 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电流 方向 相反 。 
罩 极 绕组 的 线圈 组 之 间 的 接线 方式 为 底 极 式 ， 即 相 
邻 两 组 线圈 组 的 电流 相同 。 具体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 :Ul (BE) — 185; 

第 2 步 : 5 槽 外 一 11 B82F; 

# 32:78 1388; 

第 4 步 : 17 槽 外 一 23 Hh; 

19 醒 一 U2 ( 回 ) 

置 极 接线 : 

第 5 步 :6 槽 9 一 24 槽 12 ; 

#62F:128810— 188811; 

$7 5:5 13 — 23 16; 

第 8 步 : 11 88 14— 174515 
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b) 接线 图 





409 448 24 ÈE SDAR 


运 : S=3; u=4; y=2, 4. 6; m; a =1 
(z S=1; u=4; = 显 ; a=1 } 绕组 


绕组 参数 
O 电机 极 数 : 2p=4 @ 铁心 横 数 : Z=24 
© 每 组 圈 数 : S. =3 ; Sa =1 
@ 线圈 节 距 : ys=3 一 5、2 一 6、1 一 7; 
ya=1>3 
© 线圈 组 数 : U54 ; ua 4 
© 总 线圈 数 : O=16 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

本 嵌 线 图 中 ， 绕 组 采用 先 谍 运行 绕组 、 后 艇 畦 
极 绕组 的 整 髓 法 进行 幅 线 。 绕 组 的 线圈 垦 线 规律 简 
述 如 下 。 

运行 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 由 小 
圈 向 大 图 分 组 进行 由 线 。 每 把 线圈 先 将 沉 边 垦 入 铁 
心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 应 
OHRA HEIEN o 

罩 极 绕组 中 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线圈 组 均 分 组 
进行 欢 线 。 每 组 线圈 组 的 每 把 线圈 ， 先 将 沉 边 谍 入 
铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 向 铁心 对 
MEAR O JRA EREGI o 
线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 






































a) RE 
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线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 1; 

第 2 步 : 5 槽 外 一 11 h; 

第 3 步 :7 槽 4 一 13 槽 5; 

第 4 步 : 17 模 外 一 23 RF; 

第 5 步 : 19 88 8 — U2 (E) 

置 极 接线 : 

第 6 步 :7 槽 10 一 13 模 11 ; 

$7: 11 12—174 13; 

第 8 步 : 19 模 14 一 1 槽 15; 

第 9 步 :23 槽 16 一 5 槽 9 




















b) 接线 图 


410 4 极 24 RENDER 


运 : S=3; u=4; y=2、4、6; 显 ; a =1 
( š: S=2; u=4; y=3. 5; m; a=1 ) 绕组 


绕组 参数 
D 电机 极 数 : 2p=4 © 铁心 槽 数 : Z=24 
@ 每 组 圈 数 : Se =3 ; Sy =2 
@ 线圈 节 距 : ya=3 一 5、2 一 6、1 一 7; 
ya=2 一 5、1 一 6 
© 线圈 组 数 : U54 ; 2 单一 4 
© 总 线圈 数 : O=20 @ 每 相 路 数 : a=1 
线圈 艇 线 讲解 

KRRP, RAREZA, J 
BRRR EEIT RA R ERE faj 
述 如 下 。 

运行 绕组 和 电极 绕组 各 有 4 组 线圈 组 ， 每 组 线 
圈 组 均 由 小 圈 向 大 圈 分 组 进行 散 线 。 每 把 线圈 先 将 
沉 边 谍 入 铁心 对 应 的 槽 内 ， 按 照 线圈 节 距 将 浮 边 推 
向 铁心 对 应 模 口 并 峙 入 铁心 槽 内。 

线圈 具体 的 内线 操作 步 序 ， 可 参考 嵌 线 图 中 铁 
心 槽 内 阿拉 伯 数 字 1、2、3… 自 然 排 序 。 



































a) RE 


线圈 接线 讲解 

本 接线 图 中 ， 运 行 绕 组 和 四 极 绕组 的 线圈 组 之 
间 的 接线 方式 均 为 显 极 式 ， 即 相 邻 两 组 线圈 组 的 电 
流 方向 相反 。 具 体 接线 规律 简 述 如 下 。 

U 相 接 线 : 

第 1 步 : Ul ( 进 ) 一 1 槽 1; 

第 2 步 :5 槽 一 11 槽 ; 

第 3 步 :7 槽 4 一 13 槽 5 ; 

第 4 步 : 17 槽 一 23 槽 ; 

第 5 步 : 19 88 8 — U2 (E) 

置 极 接线 : 

第 6 步 :7 槽 10 一 13 模 11 ; 

第 7 步 : 948 12— 158813; 

第 8 步 : 1988 14— 1815; 

第 9 步 :21 槽 16 一 3 槽 9 























b) 接线 图 
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附录 A 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
表 A-1 Y2 系列 (IP54) 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
















































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

. F mi u 、 是 | 线 规 P ,mw 绕组 图 索引 

kW | v | /A 方式 Z/Z, | /mm | mm | /mm | /mm a i s > s | u a | 分 册 | 
1 |Y2-6312 | 048 | 380 | 0.51 2 |1816| 36 | 50 | 96 | 025] 06315 — ¿2 ?| 3 |234| 1 | 第 1 册 |142 
2 |Y2-6322 | 025 | 380 | 0.67 2 | 1816| 42 | so | 96 |025| 0.355 L — ?| 3 |196 1 | 第 1 册 |142 
3 |Y2-711-2 |0.37| 380 | 0.98 2|1816 40 | 58 | Ho |025| 0.40 — ` ?| 3 |160 | 1 | 第 1 册 |142 
4 |Y2-712-2 | 055 | 380 | 133 2 |1816| s58 | 58 | no |025| 0.50 . s. 2 3 us 1 | 第 1 册 |142 
5 |Y2-8012 | 0.75 | 380 | 128 2|1816| 60 | 67 |120 | 0.3 | 0.60 了 E ?| 3 |109 | 1 | 第 1 册 |142 
6 |Y2-802-2 | 14 | 380 | 249 2 | 1816|1 75 | 67 |120| 03 | 0.67 L | |l 318] 1 | 第 1 册 |142 
7 |Y2-90s-2 | 1.5 | 380 | 3.34 2 |1816| s0 | 72 |130 |035| 0.80 i 1] 317] 1 | 第 1 册 |142 
8 |Y2-90L-2 | 22 |380| 469 2 | 1816| 105 | 72 | 130 | 035| 095 — — 2 | 315 1 | 第 1 册 |142 
9 |Y2-100L-2 | 3 | 380| 6.14 2|2420| 90 | 84 |155| 04 | ogo | 2 a 5 2 | 6|43| 1 | 第 1 册 |100 
10 |Y2-112M-2 | 4 |380| 783 | a 23026] 9 | 98 |175 |045| 09 | 1 N a a a o aaa e 
11 |Y2-13281-2 | ss | 380 | 10.7 | a |2 | 3026| 90 | 116 |210 [0.55 | 090 | 2 es 65 aa 3 41 ü Sa 
12 |Y2-13282-2 | 7.5 | 380 | 142 | A | 2 |3026 | 105 | n6 |210 [oss| 05 1 n 人 
13 | Y2-160M1-2| 11 |380 | 20.9 | a | 2 3026 | 115 | 150 |260 |065| 1.06 | 3 — o e 35 3 a| ú 549 m 
14 |Y2-160M2-2| 15 |380| 27.9 | a |2 | 3026 | 140 | 150 | 260 106| 118 | 3 [FAm [3 C116, 215, 314) 3 | 3 | 23 | 1 | 第 1 册 | 176 

ZAR | 2(17-30、18-29) | 2 | 3 

15 |Y2-160L-2 | 185 | 380 | 339 A |2 |3026] 175 | 150 | 260 1065| 132 | 3 ， | 
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定子 绕组 数据 
线 规 绕组 图 索引 
e z == . PEEN 每 组 | 线圈 | ,wy | 并 联 
— 漆 包 | 并 绕 | 绕组 AEP WW | 组 数 | ER | 路 数 | 所 在 

线 径 | 根 数 形式 > S u T% a 公 肌 | 页 码 

/ Sr 

mm n 
Y2-180M-2 1.25 2 | IZAR 1-14 6 6 34 2 | 第 2 46 
Y2-200L1-2 A 155 x W): K 1-14 6 6 31 2 |# 2 46 
Y2-200L2-2 A I 1-14 6 | 6 | 26 | 2 | 第 2 册 | 46 
Y2-225M-2 A 3 1-14 6 6 24 2 | 第 2 46 
Y2-250M-2 A Í 1-14 6 | 6 | 20 | 2 | 第 2 册 | 46 
Y2-280S-2 A i 16 7| 6 |16| 2 | 第 2 册 | 52 
Y2-280M-2 | 90 | 380 | 158 | a | 2 | 4234 | 215 | 255 | 445 | 13 a > IAR 1-16 7| 6 |14| 2 | 第 2 册 | 52 
Y2-315S-2 110 | 380 | 195 | A | 2 | 48/40 | 250 | 300 | 520 | 1.5 人 U MAR 1-18 8 6 10 2 | 第 2 60 
Y2-315M-2 | 132 | 380 | 232 | A | 2 | 48/40 | 280 | 300 | 520 | 1.5 J OE sÀ 1-18 8 6 9 2 | 第 2 60 
Y2-315L1-2 | 160 | 380 | 280 | A | 2 | 48/40 | 315 | 300 | 520 | 1.5 . i UZA 1-18 8 6 8 2 | 第 2 60 
Y2-315L2-2 | 200 | 380 | 348 | A | 2 | 48/40 | 360 | 300 | 520 | 1.5 w 3 MAR 1-18 8 6 7 2 | 第 2 60 
Y2-355M-2 | 250 | 380 | 429 | A | 2 | 4840 | 410 | 327 | 590 | 1.6 1 MUZAR 1-18 8 | 6 | 6 | 2 | 第 2 册 | 60 
Y2-355L-2 315 | 380 | 539 | A | 2 | 48/40 | 495 | 327 | 590 | 1.6 = UZA 1-18 8 6 Š 2 | 第 2 60 
Y2-631-4 0.12 | 380 | 0.43 4 | 24/22 | 42 58 96 | 0.25 | 0.28 单 层 链 式 -6 12 | 284 1 | 第 1 8 
Y2-632-4 0.18 | 380 | 0.61 | Y | 4|2422_ 52 58 96 | 0.25 | 0.315 单 层 链 式 -6 12 | 220 1 | 第 1 8 
Y2-711-4 0.25 | 380 | 0.76 4 | 24/22 | 45 67 | 110 | 0.25 | 0.40 单 层 链 式 -6 12 | 206 1 | 第 1 8 
Y2-712-4 0.37 | 380 | 1.07 4 | 24/22 | 53 67 | 110 | 0.25 | 0.45 单 层 链 式 -6 12 | 166 1 | 第 1 8 
Y2-801-4 0.55 | 380 | 1.54 4 | 24/22 | 60 75 | 120 | 0.25 | 0.53 单 层 链 式 -6 12 | 129 1 | 第 1 8 
Y2-802-4 0.75 | 380 | 1.99 | Y |4|2422| 70 75 | 120 | 0.25 | 0.60 单 层 链 式 -6 12 | 110 1 | 第 1 8 
Y2-90S-4 1.1 | 380 | 2.8 4 | 24/22 | 75 80 | 130 | 0.25 | 0.67 单 层 链 式 -6 12 90 1 | 第 1 8 








° 607 ° 
















































































































































































36 | Y2-90L-4 1.5 | 380 | 3.65 | Y 24/22 | 105 80 | 130 | 0.25 | 0.80 单 层 链 式 1-6 12 67 1 | 第 1 8 
0.67 单 层 交 2(1-9、2-10 2 6 E 

37 | Y2-100L1-4 | 2.2 | 380 | 5.05 | Y 36/28 | 90 98 | 155 | 03 | 071 Yak i (11218) 6 44 1 | 第 1 50 
单 层 2(1-9、2-10 2 6 A 

38 |Y2-100L2-4 | 3 |380| 664 | Y 36/28 | 120 98 |155 | 03 | 1.12 交叉 式 1 C1118) ° 34 1 | 第 1 50 
单 层 2(1-9、2-10 2 6 mm 

39 | Y2-112M-4 A e. 1 (11418) 6 52 1 | 第 1 50 
层 2(1-9、2-10 2 6 Ta 

40 | Y2-132S-4 A i | (1118) 2 47 1 | 第 1 50 
2(1-9、2-10 2 6 ba 

41 | Y2-132M-4 A 1 C1118) ° 35 1 | 第 1 50 
2(1-9、2-10 2 6 w. 

42 | Y2-160M-4 A 1 (11348) 6 29 1 | 第 1 50 
2(1-9、2-10 2 6 Fa 

43 | Y2-160L-4 A 2 1 (11-18) 6 22 1 | 第 1 50 

44 | Y2-180M-4 A 2 | WJ: sk 1-11 4 12 | 34 2 | 第 2 08 

45 | Y2-180L-4 A 2 | WJ: sk 1-11 4 12 30 2 | 第 2 08 

46 | Y2-200L-4 A 3 | WE sk 1-11 4 12 26 2 | 第 2 08 

47 | Y2-225S-4 A 3 | DAR 1-12 4 12 50 4 | 第 2 116 

48 | Y2-225M-4 A 2 | WJ: sk 1-12 4 12 41 4 | 第 2 116 

49 | Y2-250M-4 A Ñ IUA 1-11 4 12 20 2 | 第 2 08 

50 | Y2-280S-4 A 3 | DAR 1-14 5 12 | 28 4 | 第 2 38 

51 | Y2-280M-4 A 3 UZA 1-14 5 12 22 4 | 第 2 38 

52 | Y2-315S-4 110 | 380 | 200 | A 72/64 | 280 | 350 | 520 | 1.1 n 5 UZA 1-16 6 12 17 4 | 第 2 44 

53 |Y2-315M-4 | 132 | 380 | 239 | A 72/64 | 315 | 350 | 520 | 1.1 E 1 MAR 1-16 6 12 15 4 | 第 2 44 

54 |Y2-315L1-4 | 160 | 380 | 288 | A 72/64 | 370 | 350 | 520 | 1.1 1: i UZA 1-16 6 12 13 4 | 第 2 44 

55 |Y2-315L2-4 | 200 | 380 | 359 | A 72/64 | 435 | 350 | 520 | 1.1 x > IZA 1-16 6 12 11 4 | 第 2 44 

56 | Y2-355M-4 | 250 | 380 | 438 | A 72/64 | 420 | 400 | 590 | 1.2 人 : WJ EN 1-16 6 12 11 4 | 第 2 44 

57 |Y2-355L-4 | 315 | 380 | 547 | A 72/64 | 520 | 400 | 590 | 1.2 $ ` 双 层 一式 1-16 6 12 9 4 | 第 2 44 

58 | Y2-711-6 0.18 | 380 | 071 | Y 27/30 | 60 71 110 | 0.25 | 0.355 | 1 | WJ sÀ. 1-5 2 214 1 | 第 2 60 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

pal ma faa me] we Ga s ë/g ee | we we am 一 绕组 绕 圈 节 中 E IEE. a 

1/42 线 径 | 根 数 u a 分 册 页 人 码 

/mm n 

59 | Y2-712-6 0.25 | 380 | 0.92 6 | 27/30 | 70 71 | 110 | 0.25 | 040 DURE -5 2 i 178 | 1 | 第 2 册 | 160 
60 | Y2-801-6 0.337 | 380 | 1.27 6 | 36/28 | 65 78 | 120 | 0.25 | 0.45 单 层 链 式 -6 18 | 127 1 | 第 1 18 
61 | Y2-802-6 0.5 | 380 | 1.74 6 | 36/28 | 85 78 | 120 | 0.25 | 0.53 单 层 链 式 -6 18 | 98 1 | 第 1 18 
62 | Y2-90S-6 0.75 | 380 | 2.23 6 | 36/28 | 85 86 | 130 | 0.25 | 0.63 单 层 链 式 -6 18 84 1 | 第 1 18 
63 | Y2-90L-6 1.1 | 380 | 3.1 6 | 36/28 | 115 | 86 | 130 | 0.25 | 0.75 单 层 链 式 -6 18 | 63 1 | 第 1 18 
64 |Y2-100L-6 | 1.5 |380 | 3.89 | Y | 6 | 36/28 | 85 106 | 155 | 0.25 | 0.85 单 层 链 式 -6 18 | 61 1 | 第 1 18 
65 |Y2-112M-6 | 22 | 380 | 5.46 6 | 36/28 | 95 120 | 175 | 03 | 1.0 单 层 链 式 -6 18 | 50 1 | 第 1 18 
66 | Y2-132S-6 3 |380| 71 6 | 36/42 | 85 148 | 210 | 0.35 | 1.18 单 层 链 式 -6 18 | 43 1 | 第 1 18 
67 |Y2-132M1-6| 4 |380| 93 | A | 6 | 36⁄42 | 115 | 148 | 210 |0.35| 0.71 | 2 | 单 层 链 式 -6 18 | 56 1 | 第 1 18 
68 |Y2-132M2-6| 5.5 | 380 | 12.3 | A | 6 | 36/42 | 155 | 148 | 210 | 0.35| 1.18 单 层 链 式 -6 18 | 43 1 | 第 1 18 
69 |Y2-160M-6 | 7.5 |380| 167 | A | 6 |3642 120 | 180 | 260 | 04 | 1 单 层 链 式 -6 18 | 40 | 1 | 第 1 册 | 18 
70 | Y2-160L-6 11 |380 | 23.6 | A | 6 | 36/42 | 170 | 180 | 260 | 04 | 125 | 2 | 单 层 链 式 -6 18 | 29 1 | 第 1 18 
71 |Y2-180L-6 | 15 |380| 30.7 | A | 6 | 5444 | 170 | 205 | 290 | 045 人 双 层 善 式 -9 3 | 18 | 38 | 2 | 第 2 肌 | 194 
72 | Y2-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.7 | A | 6 | 53444 | 160 | 230 | 327 | 05 | 1.06 | 2 | 双 层 闭 式 -9 3 18 | 34 2 | 第 2 194 
73 |Y2-200L2-6 | 22 |380 | 44.1 | A | 6 | 54/44 | 185 | 230 | 327 | 0.5 TE 双 层 每 式 -9 3 18 | 30 2 | 第 2 册 | 194 
74 | Y2-225M-6 | 30 |380 | 584 | A | 6 | 54/44 | 180 | 260 | 368 |0.55| 13 2 | IZAR -9 3 18 | 44 3 | 第 2 196 
75 | Y2-250M-6 | 37 |380 | 70.4 | A | 6 | 72/58 | 190 | 285 | 400 | 0.6 T DUZA 112 4 18 | 28 3 | 第 2 册 | 224 
76 | Y2-280S-6 45 |380| 854 | A | 6 | 72/58 | 180 | 325 | 445 | 07 | 1.18 | 3 | 双 层 每 式 1-12 4 18 | 26 3 | 第 2 册 | 224 
77 | Y2-280M-6 | 55 |380| 103 | A |6|7258 | 215 | 325 | 445 | 07 | 13 3 | IURA 1-12 4 18 | 22 3 | 第 2 册 | 224 
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78 | Y2-345S-6 75 |380 | 140 | A 72/58 | 245 | 375 | 520 09 | 125 I DUZA 1-11 18 | 40 第 2 册 | 218 
79 | Y2-345M-6 | 90 |380| 167 | A 72/58 | 290 | 375 | 520 | 0.9 E DUZA 1-11 18 | 34 第 2 册 | 218 
80 |Y2-315L1-6 | 110 | 380 | 202 | A 72/58 | 360 | 375 | 520 | 0.9 | 1.5 4 | IUŽÆ 1-11 18 | 28 第 2 册 | 218 
81 |Y2-315L2-6 | 132 | 380 | 242 | A 72/58 | 415 | 375 | 520 | 0.9 i 双 层 羞 式 1-11 18 | 24 第 2 册 | 218 
82 |Y2-355M1-6 | 160 | 380 | 288 | A 72/84 | 370 | 423 | 590 | 1.0 1.5 6 | 双 层 羞 式 1-11 18 | 24 第 2 册 | 218 
83 | Y2-355M2-6 | 200 | 380 | 358 | A 72/84 | 440 | 423 | 590 | 1.0 n 5 DUZA 1-11 18 | 20 第 2 册 | 218 
84 |Y2-355L-6 | 250 | 380 | 445 | A 72/84 | 560 | 423 | 590 | 1.0 1.5 9 | WÀ 1-11 18 16 第 2 册 | 218 
85 | Y2-801-8 0.18 | 380 | 0.86 36/28 | 75 78 | 120 | 0.25 | 0.40 VUZE -5 > 172 第 2 册 | 234 
86 | Y2-802-8 0.25 | 380 | 1.14 36/28 | 90 78 | 120 | 0.25 | 0.45 双 层 羞 式 -5 > 138 第 2 册 | 234 
87 | Y2-90S-8 0.37 | 380 | 1.47 36/28 | 100 86 | 130 | 0.25 | 0.56 双 层 羞 式 -5 3 110 第 2 册 | 234 
88 | Y2-90L-8 0.55 | 380 | 2.1 36/28 | 125 86 | 130 | 0.25 | 0.63 双 层 羞 式 -5 84 第 2 册 | 234 
89 | Y2-100L1-8 | 0.75 | 380 | 2.34 48/44 | 70 106 | 155 | 0.25 | 0.71 单 层 链 式 -6 24 | 79 第 1 28 
90 | Y2-100L2-8 | 1.1 | 380 | 3.22 48/44 | 90 | 106 | 155 | 0.25 | 0.80 单 层 链 式 -6 24 | 62 第 1 28 
91 |Y2-112M-8 | 1.5 | 380 | 441 4844 | 95 120 | 175 | 0.3 | 0.95 单 层 链 式 -6 24 | 51 第 1 28 
92 |Y2-132S-8 | 2.2 |380| 6 48/44 | 85 | 148 | 210 |035| 1.0 单 层 链 式 -6 24 | 42 第 1 28 
93 | Y2-132M-8 3 |380 | 76 48/44 | 115 | 148 | 210 | 0.35 | 0.80 | 2 | 单 层 链 式 -6 24 | 33 第 1 28 
94 |Y2-160M1-8| 4 |380| 10 |A 48/44 | 85 | 180 | 260 | 0.4 | 1.06 单 层 链 式 -6 24 | 56 第 1 28 
95 |Y2-160M2-8 | 5.5 | 380 | 133 | A 48/44 | 120 | 180 | 260 | 0.4 Pa 单 层 链 式 -6 24 | 41 第 1 28 
96 | Y2-160L-8 7.5 | 380 | 17.8 | A 48/44 | 170 | 180 | 260 | 0.4 | 1.0 2 | 单 层 链 式 -6 24 | 30 第 1 28 
97 | Y2-180L-8 11 |380 | 249 | A 48/44 | 165 | 205 | 290 |045| 13 1 | XUA 1-6 24 | 56 第 2 册 | 244 
98 |Y2-200L-8 | 15 | 380 | 333 | À 48/44 | 175 | 230 | 327 | 05 | 19$ | 1 [WaR 6 24 | 46 第 2 册 | 244 
99 |Y2-225S-8 | 18.5 | 380 | 40.1 | A 48/44 | 160 | 260 | 368 |0.5 | 1.25 | 2 | WJ Ú -6 24 | 44 第 2 册 | 244 
100 | Y2-225M-8 | 22 |380 | 46.8 | A 48/44 | 190 | 260 | 368 | 0.55 | 0.95 | 4 | WJe oN -6 24 | 38 第 2 册 | 244 
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定子 绕组 数据 
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E a P " pen w. ,wv | 绕组 图 索引 
序号 型 = 绕组 Ç f a aE 每 组 线圈 AtEY 并 联 
vyt] Ü wm 绕组 绕 圈 节 距 p? ¿ 每 联 g 
联结 数 长 度 并 绕 形式 ， 圈 数 | 组 数 DES 路 数 所 在 
方式 /mm 根 数 y S u a 分 册 页 人 码 
n 
101 | Y2-250M-8 0.6 3 | WJe sÇ -9 3 24 | 22 2 | 第 2 册 | 270 
102 | Y2-280S-8 0.7 i IUA -9 3 24 42 4 | 第 2 272 
103 | Y2-280M-8 0.7 2 | WJ: sk -9 3 24 34 4 | 第 2 272 
104 | Y2-315S-8 0.8 2 | IZAR -9 3 24 64 8 | 第 2 274 
105 | Y2-315M-8 0.8 I IUA -9 3 24 | 48 8 | 第 2 274 
106 | Y2-315L1-8 0.8 3 | BUZAR -9 3 24 | 40 8 | 第 2 274 
107 | Y2-315L2-8 0.8 Z 双 层 合式 -9 3 24 34 8 | 第 2 274 
108 | Y2-355M1-8 1.0 x IUA -9 3 24 36 8 | 第 2 274 
109 | Y2-355M2-8 1.0 xÇ IŽ -9 3 24 32 8 | 第 2 274 
110 | Y2-355L-8 1.0 > Xu = sÑ -9 3 24 | 26 8 | 第 2 274 
111 | Y2-315S-10 0.8 3 | We sÉ -9 3 30 | 42 5 | 第 2 册 | 312 
112 | Y2-315M-10 0.8 5 | WJ sÉ -9 3 30 34 5 | 第 2 312 
113 | Y2-315L1-10 0.8 5 双 层 羞 式 -9 3 30 | 26 5 | 第 2 册 | 312 
114 | Y2-315L2-10 0.8 4 | WJ sÀ -9 3 30 | 22 5 | 第 2 册 | 312 
115 | Y2-355M1-10 — W) sk -9 3 30 | 46 10 | 第 2 314 
116 | Y2-355M2-10 ; WAR -9 3 30 38 10 | 第 2 314 
117 | Y2-355L-10 UZAR -9 3 | 30 | 32 | 10 | 第 2 册 | 314 
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K A-2 Y2-E 系列 ( IP54 ) 


三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 


定子 绕组 数据 























































































































































































































a amtie 。 | 品级 Aia | 每 联 | Ye 
y aa aa 看 数 pi 所 在 ya 

分 册 | 

1 |Y2-801-2E 2 104 1 | 第 1 jaz 
2 | Y2-802-2E . . 2 3 | | 第 
3 |Y2-90S-2E e — 2 : s": | | 第 142 
4 | Y2-90L-2E aa T 2 x 3 | | o 
5 | Y2-100L-2E 2 6 40 1 | 第 100 
dui S| a ae ar 
Aa aeina a ae ea 
aa “2030182 | 2 | 3 |% | 1 |# m rs 
Sea | 
10 | Y2-160M2-2E — s x x 21 1 | 第 ije 
i nE aro ea) | 2 |3 |8|! 88 
12 | Y2-180M-2E DURE 1-14 6 6 16 1 | 第 44 
13 | Y2-200L1-2E| 30 Ñ WJ s À 1-14 6 6 30 | 2 | 第 46 
14 | Y2-200L2-2E| 37 | 380 | 65.1 36/28 | 205 | 187 | 327 | 1.0 | DUZA 1-14 6 6 26 2 | 第 2 46 
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(E) 
定子 绕组 数据 
,| 绕组 图 索引 
序号 型 号 2% 2 E| au; 每 组 线圈 每 联 并 联 
5 SERTER Bm | e | 路 数 | 所 在 |a 
Z y S u a 分 册 页 人 码 
15 | Y2-225M-2E WAR 1-14 6 6 2 1 | 第 2 44 
16 | Y2-250M-2E 双 层 一式 1-14 6 6 0 1 | 第 2 44 
17 | Y2-280S-2E VUZE 1-16 7 6 6 2 | 第 2 52 
18 | Y2-280M-2E WAR 1-16 7 6 4 2 | 第 2 52 
19 | Y2-801-4E 单 层 链 式 1-6 12 |126 | 1 | 第 1 8 
20 | Y2-802-4E 单 层 链 式 1-6 12 | 102 | 1 | 第 1 8 
21 | Y2-90S-4E 单 层 链 式 1-6 12 | 86 1 | 第 1 8 
22 | Y2-90L-4E 单 层 链 式 1-6 12 | 62 1 | 第 1 8 
层 2(1-9、2-10 2 6 和 
23 | Y2-100L1-4E 交叉 式 i (i1218) > 40 1 | 第 1 150 
单 层 2(1-9、2-10 2 6 
24 | Y2-100L2-4E 交叉 式 i (1148) 5 32 1 | 第 1 150 
单 层 2(1-9、2-10 2 6 n 
25 | Y2-112M-4E Pe. i (113483 x 49 1 | 第 1 150 
单 层 2(1-9、2-10 2 6 i2 
26 | Y2-132S-4E 交叉 式 1 (1148) > 44 1 | 第 1 150 
单 层 2(1-9、2-10 2 6 PA 
27 | Y2-132M-4E es i (11348) > 34 1 | 第 1 150 
单 层 2(1-9、2-10 2 6 £ 
28 | Y2-160M-4E ZÈ 1 (1118) 6 28 1 | 第 1 150 
1.18 单 层 2(1-9、2-10 2 6 ik 
29 | Y2-160L-4E | 15 | 380 | 29.1 36/28 | 195 | 170 | 260 | 05 | 125 交叉 式 i (1148) . 21 1 | 第 1 150 
30 | Y2-180M-4E | 18.5 | 380 | 34.9 48/38 | 195 | 187 | 290 | 0.6 n 双 层 一式 1-11 4 12 | 34 2 | 第 2 108 
31 |Y2-180L-4E | 22 | 380 | 41.2 48/38 | 220 | 187 | 290 | 0.6 P WZA 1-11 4 12 | 30 2 | 第 2 108 
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32 | Y2-200L-4E | 30 4838 | 230 | 210 | 327 | 0.7 140 UZA 12 24 108 
33 | Y2-225S-4E | 37 48/38 | 200 | 245 | 368 | 08 a MUZAR 12 | 26 114 
34 | Y2-225M-4E| 45 A 48/38 | 235 | 245 | 368 | 08 Ta 双 层 笃 式 12 | 22 114 
35 |Y2-250M-4E | 55 A 48/38 | 235 | 260 | 400 | 0.9 人 MUZA 12 | 38 110 
36 | Y2-280S-4E | 75 A 60/50 | 255 | 300 | 445 | 1.0 a WAR 12 | 24 140 
37 | Y2-280M-4E A 双 层 一式 12 | 20 140 
38 | Y2-90S-6E Y 18 | 79 18 
39 | Y2-90L-6E Y 18 | 57 18 
40 | Y2-100L-6E Y 18 | 55 18 
41 | Y2-112M-6E Y 18 | 45 18 
42 | Y2-132S-6E Y 18 | 37 18 
43 | Y2-132M1-6E A 18 | 51 18 
44 | Y2-132M2-6E 发 18 | 40 18 
45 | Y2-160M-6E A 18 | 38 18 
46 | Y2-160L-6E A 18 | 28 18 
47 | Y2-180L-6E A 双 层 一式 18 | 34 E 194 
48 | Y2-200L1-6E A 双 层 一式 18 | 32 194 
49 | Y2-200L2-6E IUA 18 | 28 194 
50 | Y2-225M-6E WAR 18 | 30 194 
51 | Y2-250M-6E WAR 18 | 28 224 
52 | Y2-280S-6E W EN 18 | 50 226 
53 | Y2-280M-6E 双 层 羞 式 18 | 42 H| 226 
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表 A-3 Y 系列 (IP23 ) 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 








































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

i | 额定 | 额定 | 绕组 | | 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 _ 日 AI py ARRS 
序号 型 号 额定 | 额定 | 额定 |262 定 / 转 心 心 b| aR 上 一 po pei 每 组 | RE | yy | 并 联 

功率 | 电压 | 电流 | 联结 | B Tank] 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 漆 包 | 并 绕 | gA SERE | ag | G uns BE | 所 在 | 

KWI v | /A | 方式 Z/Z, | /mm | /mm | /mm | mm | 线 径 | 根 数 | V 2 s u a | 分 肌 E 

/mm n 1 

1 | Y160M-2 15 | 380| 29 | A| 213628] 100 | 160 | 290 | 0.8 i 1 WJ sÇ 1-14 6 | 6 |24| 1 | 第 2 册 |44 
2 | Y160L1-2 18.5 | 380 | 36 A | 2 | 3628 | 125 160 | 290 | 0.8 | IUA 1-14 6 6 20 1 | 第 2 册 | 44 
3 |Y1602-2 | 22 |380| 42 |a |2 13628 135 | 160 | 290 | 0.8 T I WJ es 1-14 6 | 6 18 | 1 | 第 2 册 |44 
4 | Y180M-2 30 |380| 57 | A | 2 | 36/28 | 135 | 182 | 327 | 1.0 1.3 2 | DUZA 1-14 6 6 32 2 | 第 2 册 | 46 
5 | Y180L-2 37 |380| 70 | A | 2] 36/28 | 160 | 182 | 327 | 1.0 1.4 2 | DUŽA 1-14 6 6 27 2 | 第 2 册 | 46 
6 |Y200M2 |4 |380| s4 | A 1213628] 155 | 210 |368 | 14 T x WAR 1-14 6 | 6 |24| 2 | 第 2 册 | 46 
7 | Y200L-2 55 |380| 103 | A | 2]3628| 185 | 210 | 368 | 1.1 | 14 | 3 | BEER 1-14 6 6 | 21 2 | 第 2 册 | 46 
8 | Y225M-2 75 |380| 140 | A | 213628] 185 | 225 |400 | 12 | 16 3 | IUR 1-14 6 6 18 | 2 | 第 2 册 | 46 
9 | Y250S-2 90 |380| 167 | A | 2 | 4⁄344 | 170 | 225 | 445 | 1.5 v ; WJ sk 1-16 7 6 6 2 | 第 2 册 | 52 
o | v250M2 | 110 |380| 201 | A | 21464] 195 | 225 | 445 | 15 > 1 MRAR 1-16 7| 6 | 4 |2 | 第 2 册 | 52 
11 | Y280M-2 132 | 380 | 241 | A | 2 | 42/34 | 200 | 280 |493 | 16| 1.5 6 | ZUZ 1-16 7 6 12 | 2 | 第 2 册 | 52 
2 | Y160M-4 11 |380| 23 | A | 4 | 48/44 | 100 | 187 |290 | 0.5 | 1.18 UZA 1-11 4 12 | 54 | 2 | 第 2 册 |108 
3 | Y160L1-4 15 | 380 | 30 A | 4 | 48/44 | 130 | 187 | 200 | 055 1.3 xM] sÀ 1-11 4 12 42 2 | 第 2 册 |108 
4 | Y160L2-4 |18.5 |380| 37 | A | 4 | 48/44 | 150 | 187 | 290 | 0.55 l; WJ sÉ 1:11 4 12 | 18 | 2 | 第 2 册 |108 
5 | Y180M-4 22 |380| 43 | A | 4 | 4⁄4 | 135 | 210 | 327 |065] 112 | 2 | 双 层 看 式 1-11 4 12 | 36 | 2 | 第 2 册 |108 
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6 | Y180L-4 30 | 380 | 58 48/44 | 175 | 210 | 327 | 0.65 DURE 12 | 32 册 | 108 
7 | Y200M-4 37 |380| 71 48/44 | 155 | 245 | 368 | 0.7 1 | IAR 12 | 26 第 2 册 |108 
8 | Y200L-4 45 | 380 | 86 48/44 | 185 | 245 | 368 | 0.7 DURE 12 | 22 册 | 108 
9 | Y225M-4 55 |380 | 104 48/44 | 185 | 260 | 400 | 0.8 1 | RAR 12 | 40 W |116 
20 | Y250S-4 75 |380| 141 60/50 | 185 | 300 | 445 | 0.9 x— DUZA 12 14 第 2 册 |136 
21 | Y250M-4 90 | 380 | 168 60/50 | 215 | 300 | 445 | 0.9 x DUZI 12 12 册 | 136 
22 | Y280S-4 110 | 380 | 205 60/50 | 200 | 330 | 493 | 1.0 DURE 12 | 24 册 | 138 
23 | Y280M-4 132 | 380 | 245 60/50 | 240 | 330 | 493 | 1.0 DUZA 12 | 20 第 2 册 |138 
24 | Y160M-6 7.5 | 380 | 17 54/44 | 95 | 205 | 290 | 0.45 双 层 羞 式 18 | 32 第 2 册 |192 
25 | Y160L-6 11 | 380 | 25 54/44 | 125 | 205 | 290 | 0.45 DUZA 18 | 24 第 2 册 |192 
26 | Y180M-6 15 | 380 | 32 54/44 | 125 | 230 | 327 | 0.5 DURE 18 | 44 册 | 194 
27 | Y180L-6 18.5 | 380 | 38 54/44 | 155 | 230 | 327 | 0.5 双 层 每 式 18 | 36 册 | 194 
28 | Y200M-6 22 | 380 | 44 54/44 | 135 | 260 | 368 | 0.5 DUZA 18 | 36 册 | 194 
29 | Y200L-6 30 | 380 | 59 54/44 | 165 | 260 | 368 | 0.5 DURE 18 | 30 册 | 194 
30 | Y225M-6 37 DURE 18 | 30 册 | 224 
31 | Y250S-6 45 DURE 18 | 28 册 | 224 
32 | Y250M-6 55 | 380 | 106 72/58 | 195 | 325 | 445 | 0.65 DURE 18 | 24 册 | 224 
33 | Y280S-6 75 | 380 | 143 72/58 | 185 | 360 | 493 | 0.7 DUZA 18 | 22 册 | 224 
34 | Y280M-6 90 | 380 | 169 72/58 | 240 | 360 | 493 | 0.7 DURE > ° 18 册 | 224 
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定子 

序号 | ”型 号 22 giy 线圈 | p 

绕组 绕 圈 节 距 组 数 每 联 

形式 y a mE% 页 码 
35 | Y160M-8 IUZÄR š? E | 2 第 254 
36 | Y160L-8 W = sk -7 二 32 254 
37 | Y180M-8 双 层 一式 -7 56 256 
38 | Y180L-8 DURE -7 a 44 256 
39 | Y200M-8 IAR -7 | 4 256 
40 | Y200L-8 MAR -7 24 | 36 256 
41 | Y225M-8 DURE -9 24 | 50 272 
42 | Y250S-8 DURE -9 24 | 46 272 
43 | Y250M-8 双 层 每 式 -9 24 | 38 272 
44 | Y280S-8 双 层 每 式 -9 24 | 36 272 
45 | Y280M-8 DUZE -9 24 | 28 2 272 


° 61 ° 


表 A-4 YRI) (IP44) 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 








































































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

x] | | | | | q Ca J, | ws 绕组 图 索引 
号 型 号 HGE 额定 额定 绕组 定 / 转 铁心 铁心 铁心 UR = wm 每 全 绕组 Zekel 每 组 线圈 每 联 并 联 

功 案 | 电 压 | 电 流 | 联结 | 子 樟 数 | 长 厦 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 漆 包 | 并 绕 | 线 重 | ZA PE 图 数 | 组 数 | 全 对 | 路 数 | 所 在 

/kW | /V | /A | 方式 | Z/Z, |/mm /mm| /mm | mm | 线 径 | 根 数 | /kg y S| u a | 分 册 页 码 

/mm n 

1 | Y-801-2 |0.75|380|1.71| Y |18/16| 65 | 67 | 120 |030| 0.63 | 1 |130| 单 层 交 叉 式 r I š lll| 1 | 第 1 142 
2 | Y-802-2 | 1.1 |380|241| Y |18/16| 80 | 67 |120 |0.30| 071 | 1 |145| 单 层 交叉 式 — _ f 90 | 1 | 第 1 册 | 142 
3 | Y-90S-2 1.5 | 380 |3.33| Y | 18/16 | 85 | 72 | 130 | 0.35 | 0.85 1 1.60 单 层 交叉 式 Ñ 74 | 1 | 第 1 142 
4 |Yo90L2 |22|380|4.66| Y |1816| 110| 72 |130 |035| 095 | 1 1190| 单 层 交 叉 式 TA R Ñ 58| 1 | 第 142 
5 |Y-100L-2 | 3 |380|642] y 12420|100| s4 |155 |040| 118 | 1 | 280 | 单 层 同心 式 A 2| 6 |40| 1 | 第 1 册 | 100 
6 | Y-112M-2 | 4 |38017.99| A | 30/26 | 105 | 98 | 175 |0.45| 1.06 | 1 | 3.70 | 单 层 同心 交叉 式 E a Ñ Ñ 4 | 1 | 第 176 
7 |Y1328-2 | 55 | 380 |108| A | 3026 | 105 | 116 | 210 [oss| 3E | 1 | 520 | 单 层 同心 交叉 式 | > 5002 | | 3 |a] 1 em 176 
8 | Y-132M-2 | 7.5 | 380 |143| A | 3026 | 125 | 116 | 210 | 055 | 16 | 1 | 630 | 单 层 同 心 交叉 式 | S Sian O | 3 o7] 1 | 第 1 册 | 176 
9 | Yi60ML2| 11 |380 |212| A | 3026 | 125 | 150 | 260 | 065 | 138 | 了 | 11.20 | 单 层 同心 交叉 式 | 30 142 | | 3 |28 | 1 [25135] 176 
10 | YI60M22| 15 | 380 |283| A [30/26 | 155 | 150 | 260 | 065 1R | 2 | 12 | 单 层 同心 交叉 式 | S ea | | 32] 1 | 第 1 册 | 176 
11 | Y-160L-2 |185| 380 | 343| A | 3026 | 195 | 150 | 260 | 065 | 112 | 2 | 1330 | 单 层 同心 交叉 式 | 262 O | yas] 1 | 第 1 册 | 176 
12 | Y-180M-2 | 22 | 380 |41.8| A | 3628 | 175 | 150 | 260 | 0.80 | 139 | 2 | 1465| WEAR 1-14 6 | 6 |16| 1 | 第 2 册 | 44 
13 | Y-200L1-2 30 | 380 |565| A | 3628 | 180 | 182 | 327 | 10 | 1 | 2 [202| WEAR 1-14 6 | 6 |28| :| 第 2? 册 | 46 
14| 立 200L2-2| 37 | 380 |68.8| A | 3628 | 210 | 182 |327| 10 | 150 | 3 [24| WEAR 1-14 6 | 6 |24| 2 | 第 2 册 | 46 
15 | Y-225M-2 | 45 | 380 |83.7| A | 3628 | 210 | 210 | 368 | 110| 140 | $ | 28.8 | IRAR 1-14 6 | 6 |22 | 2 | 第 2 册 | 46 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序 na ie _ f I , 线 规 | I! | | 绕组 图 索引 
号 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | aR | 每 台 绕组 绕 圈 每 组 | 线圈 每 联 并 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 子 槽 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长度 | 漆 包 | 并 绕 | 线 重 形式 节 距 圈 数 | 组 数 Hi: 路 数 所 在 
/kW| /V | /A | 方式 | Z/Z, |/mm|/mm | /mm | /mm | 线 径 | 根 数 | kg ú y S| u a ¿NI 页 码 
/mm n 
Y-250M-2 | 55 | 380 | 103 | A | 36/28 | 195 | 225 | 400 | 1.20 | 1.40 6 | 37.6 WAR 1-14 6 | 6 |20] 2 | 第 2 46 
Y-280S-2 | 75 |380 |139| A [42/34 | 225 | 255 | 445 | 1.50 | 1.50 | 7 | 45.6 VUAI 1-16 7| 6 |14| 2 | 第 2 52 
Y-280M-2 | 90 | 380 | 166| A | 42/34 | 260 | 255 | 445 | 1.50 | 1.50 | 8 47 VUAI 1-16 71 6 |12 | 2 | 第 2 52 
Y-801-4 |0.55| 380 |1..46| Y | 24/22 | 65 | 75 | 120 | 0.25 | 0.56 1 |115 单 层 链 式 1-6 12 |128| 1 | 第 8 
Y-802-4 |0.75| 380 |1.93| Y | 24/22 | 80 | 75 | 120 | 0.25 | 0.63 1 | 1.30 单 层 链 式 1-6 12 |103| 1 | 第 8 
Y-90S-4 1.1 | 380 | 2.7 | Y |2422| 90 | 80 | 130 | 0.225 | 0.71 1 1.40 单 层 链 式 1-6 12 | 81 1 | 第 8 
Y-90L-4 1.5 | 380 |3.55| Y | 24/22 | 120 | 80 | 130 | 0.25 | 0.80 1 1.60 单 层 链 式 1-6 12 | 63 1 | 第 8 
Y-100L1-4| 2.2 | 380 |4.87| Y |36/32 | 105 | 98 | 155 | 0.30 | 0.71 2 | 2.50 | 单 层 交叉 式 41 1 | 第 150 
Y-100L2-4| 3 |380| 6.6 | Y |3632 | 135| 98 |155 030 118 | 1 |290| 单 层 交 叉 式 I 5 31 | 1 | 第 150 
Y-112M-4 | 4 |380|8.56| A [36/32 | 135 | 110 | 175 | 0.30 | 1.06 1 | 3.70 | 单 层 交叉 式 — i ° 4 | 1 | 第 150 
Y-132S-4 | 55 | 380 1113| A |3632 | 115 | 136 | 210 |040| 090 | 工 | 578 | 单 层 交叉 式 20-9、 2-10) 2|6|147| 1 | 第 150 
0.95 1 (11-18 ) 6 

Y-132M-4 | 7.5 |380| 15 | A |36/32 | 160 | 136 | 210 | 0.40 | 1.06 | 2 6.5 单 层 交叉 式 ki i. 2 _ 35 1 | 第 150 
Y-160M-4 | 11 |380|22.1| A |3626 | 155 | 170 | 260 |0.50 | 130 | 1 | 84 | 单 层 交叉 式 人 2| $ [se| 2 | 第 1 册 | 150 
Y-160L-4 | 15 | 380|299| A | 36/26 | 195 | 170 | 260 | 0.50 1 9.9 | 单 层 交 又 式 ar n; i > 22| 1 | 第 150 
Y-180M-4 |18.5| 380 | 36 | A | 48/44 | 190 | 187 | 290 |0.55| 1.18 | 2 | 12.5 WAR J=ll 4 |12 |32| 2 | 第 2 108 
Y-180L-4 | 22 |380 |42.3| A | 48/44 | 220 | 187 | 290 | 0.55 | 130 | 2 | 142 VUAI 1-11 4 |12 |28] 2 | 第 2 108 
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32 | Y-200L-4 | 30 | 380 569 | A |4844 | 230 | 210 | 327 | 065| o | 1 | 184 DWJa À 1-11 12 | 48 第 2 110 
33 | Y-225S-4 | 37 | 380 |69.4| A | 4844 | 200 | 245 | 368 | 0.70 | 125 | 2 | 24.1 DUZA 1-12 12 | 46 第 2 116 
34 | Y-225M-4 | 45 | 380 |83.4| A | 48/44 | 235 | 245 | 368 | 0.70 o I 26.3 DUZE 1-12 12 | 40 第 2 116 
35 | Y-250M-4 | 55 | 380 | 102 | A | 48/44 | 240 | 260 | 400 10.80 | 1.30 | 3 | 34.6 DURE 1-12 12 | 36 第 2 116 
36 | Y-280S-4 | 75 | 380 | 138 | A | 60/50 | 240 | 300 | 445 | 0.90 a 5 42.1 DUZA 1-14 12 | 26 第 2 138 
37 | Y-280M-4 | 90 |380 | 164| A | 6050 |325 | 300 | 445 |090| 130 | 5 | 484 双 层 在 式 1-14 12 | 20 第 2 138 
38 | Y-90S-6 |0.75| 380 12.13| Y [36/33 | 100 | 86 | 130 |0.25| 0.67 | 1 | 1.70 单 层 链 式 1-6 18 | 77 第 1 8 
39 | Y-90L-6 | 1.1 |380 |2.97| Y |36/33 | 125 | 86 | 130 | 0.25 | 0.75 1 1.90 单 层 链 式 1-6 18 | 60 第 8 
40 | Y-100L-6 | 1.5 | 380 |3.83| Y |36/33 | 100 | 106 | 155 | 0.25 | 0.85 1 2.0 单 层 链 式 1-6 18 | 53 第 8 
41 | Y-112L-6 | 2.2 | 380 |5.444| Y | 36/33 | 110 | 120 | 175 | 0.30 | 1.06 1 2.8 单 层 链 式 1-6 18 | 44 第 8 
42 | Y-132S-6 | 3 |380 |6.99| 站 13633 | 110 | 148 | 210 | 0.35 o | 3.5 单 层 链 式 1-6 18 | 38 第 8 
43 | Y-132M1-6| 4 |380 19.12| A | 36/33 | 140 | 148 | 210 | 0.35 | 1.06 1 4.0 单 层 链 式 1-6 18 | 52 第 8 
44 | Y-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12 | A |36/33 | 180 | 148 | 210 |035| 125 | 1 5.2 单 层 链 式 1-6 18 | 42 第 8 
45 | Y-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.4| A | 36/33 | 145 | 180 | 260 |040| 112 | 2 | 71 单 层 链 式 1-6 18 | 38 第 8 
46 | Y-160L-6 | 11 |380 |23.7| A | 36/33 195 | 180 | 260 | 0.40 | 0.95 | 4 8.9 单 层 链 式 1-6 18 | 28 第 8 
47 | Y-180L-6 | 15 |380| 31 | A | 54/44 | 200 | 205 | 290 | 0.45 | 1.50 | 1 | 114 IUA 1-9 18 | 34 第 2 194 
48|Y200L1-6|18.5| 380 |375| A | saraa | 190 | 230 | 327 | 0.50 | H| 1 | 123 | WEAR 1-9 18 | 32 第 2 册 | 194 
49 | Y-200L2-6| 22 | 380 | 44 | A | 54/44 | 220 | 230 | 327 | 0.50 | 1.25 | 2 | 13.8 双 层 合式 1-9 18 | 28 第 2 194 
50 | Y-225M-6 | 30 | 380 | 58 | A | 54/44 | 200 | 260 | 368 | 0.50 23.8 双 层 车 式 1-9 18 | 28 第 2 194 
51 | Y-250M-6 | 37 | 380 |693| A |7258 | 225 | 285 | 400 | oss| H | 2 | 272 | IAR 1-12 18 | 28 第 2 肌 | 224 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

序 | 二 器 中 R 、 i PANS 线 规 PESA n . | | 绕组 图 索引 
号 | 全 了 | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | AR 每 全 绕组 绕 圈 每 组 | 线圈 | 每 联 | 并 联 

功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 子 槽 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 KE 漆 包 | 并 绕 | 线 重 形式 节 距 圈 数 | 组 数 Hi: 路 数 

/kW| /V | /A | 方式 | Z/Z, |/mm mm | /mm | /mm | 线 径 | 根 数 | /kg y S| u a N 页 码 

/mm n J 

52 | Y-280S-6 | 45 |380 |842| A | 72/58 | 215 | 325 | 445 | 0.65 o 2 344| WEAR 1-12 4 | 18 | 26 | 3 | 第 2 册 | 224 
53 | Y-280M-6 | 55 | 380 |102| A | 72/58 | 260 | 325 | 445 | 0.65 和 38.6 MEŽI 1-12 4 |1812] 3 | 第 2 224 
54 | Y-132S-8 | 2.2 | 380 | 5.77] Y | 48/44 | 110 | 148 | 210 | 0.35 | 1.12 l 4.0 单 层 链 式 1-6 24 |39| 1 | 第 28 
55 | Y-132M-8 | 3 138017.56| Y | 48/44 | 140 | 148 | 210 | 0.35 | 1.30 1 4.4 单 层 链 式 1-6 24 | 31 1 | 第 28 
56 | Y-160M1-8| 4 |380|9.68| A | 48/44 | 110 | 180 | 260 | 0.40 | 1.25 1 6.3 单 层 链 式 1-6 24 |49| 1 | 第 28 
57 | Y-160M2-8 | 5.5 | 380| 13 | A |48/44 | 145 | 180 | 260 | 040 | 1.0 2 42 单 层 链 式 1-6 24 |39| 1 | 第 28 
58 | Y-160L-8 | 7.5 | 380 |17.2| A | 48/44 | 195 | 180 | 260 | 0.40 I 8.7 单 层 链 式 1-6 24 | 30| 1 | 第 28 
59 | Y-180L-8 | 11 |380 |24.4| A | 54/58 | 200 | 205 | 290 | 0.45 | 0.90 | 2 9.9 IR EN l-7 x 1. 46 | 2 | 第 2 256 
60 | Y-200L-8 | 15 | 380 132.9| A | 54/58 | 190 | 230 | 327 | 0.50 | 1.50 1 11.9 MEŽA 1-7 ' 1: 4 | 2 | 第 2 256 
61 | Y-225S-8 |18.5| 380 |39.7| A | 54/58 | 170 | 260 | 368 | 0.50 | 1.40 2 | 20.8 WAR 1-7 _ y 38 | 2 | 第 2 256 
62 | Y-225M-8 | 22 | 380 | 46.4| A | 54/58 | 210 | 260 | 368 | 0.50 | 1.50 2 | 21.9 双 层 一式 1-7 x 和 32 | 2 | 第 2 256 
63 | Y-250M-8 | 30 | 380 |61.6| A | 72/58 | 225 | 285 | 400 | 0.55 | 1.30 3 | 23.9 WAR 1-9 3|24|]2 | 2 | 第 2 270 
64 | Y-280S-8 | 37 |380 |76.1| A | 72/58 | 215 | 325 | 445 | 0.65 | 1.30 2 | 29.5 WAR 1-9 3 | 24 |40| 4 | 第 2 272 
65 | Y-280M-8 | 45 | 380 |90.8| A |7258 | 260 | 325 | 445 | 0.65 o I 24.7 | JUAR 1-9 3 | 24 | 34 | 4 | 第 2 册 | 272 






























































表 A-5 Y 系列 中 型 高 压 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ( 6kV、 大 直径 ) 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 
moz | ZG aoz | 2g na Y `, | £ 
/kW | kV | /A | 方式 ZZ, /mm | /mm | /mm k ti 
220| 6 27 Y 60/50 380+6x10 | 345 | 590 | 1.4 1-1.25 x 4.5 DUZE 1-13 31 4x40 
250| 6 30 Y 60/50 400+7x10 | 345 | 590 | 1.4 1-1.32 x 4.5 WJ sN 1-13 29 4x40 
280| 6 34 Y 60/50 430+7x10 | 345 | 590 | 1.4 1-1.5 x 4.5 DUZE 1-13 27 4x40 
315| 6 38 Y 60/50 450+8 x10 | 345 | 590 | 1.4 1-1.6 x 4.5 O EN 1-13 26 4x40 
355| 6 4 | Y 60/50 380+6x10 | 420 | 670 | 1.6 1-1.18 x 5.6 DUZE 1-14 24 5x35.5 
400| 6 48 Y 60/50 400+7x10 | 420 | 670 | 1.6 1-1.32 x 5.6 HUZA 1-14 22 5x35.5 
450| 6 53 Y 60/50 450+8x10 | 420 | 670 | 1.6 1-1.5 x 5.6 DUZE 1-14 20 5x35.5 
500| 6 59 Y 60/50 480+8x10 | 420 | 670 | 1.6 1-1.7 x 5.6 DUZE 1-14 19 5x35.5 
560| 6 66 Y 60/50 530+9x10 | 420 | 670 | 1.6 1-1.9 x 5.6 DUZE 1-14 i7 5x 35.5 
630 | 6 74 | Y 60/50 480+8x10 | 470 | 740 | 1.9 1-1.9x7.1 DUZE 1-13 18 5.6 x40 
710| 6 83 Y 60/50 500+9x10 | 470 | 740 | 1.9 1-2.24 x 7.1 DUZE 1-14 16 5.6 x40 
800] 6 93 Y 60/50 550+10x10 | 470 | 740 | 1.9 1-2.36 x 7.1 O sN 1-14 15 5.6 x 40 
90 | 6 05 | Y 72/86 600+11x10 | 470 | 740 | 1.9 1-2.65 x 7.1 DUZE 1-14 14 5.6 x40 
1000| 6 116 | Y 60/50 480+8x10 | 545 | 850 | 2.2 1-2.65x8 WJ sÇ 1-13 14 5.6 x 50 
1120| 6 28 | Y 60/50 530+9x10 | 545 | 850 | 2.2 1-3.0 x 8 DUZE 1-14 13 5.6 x50 
1250| 6 43 | Y 60/50 580+10x10 | 545 | 850 | 2.2 1-3.35 x 8 WJ= e sÇ 1-13 12 5.6 x 50 
1400| 6 60 | Y 60/50 600+11x10 | 545 | 850 | 2.2 1-3.55 x 8 DUZE 1-13 11 5.6 x 50 
280 6 35 SY 72/58 430+7x10 | 465 | 670 | 1.2 2 E -2 x 3.15 HZA 1-11 28 5.6 x 40 
315| 6 39 | Y 72/58 450+8x10 | 465 | 670 | 1.2 2-1.18 x 3.15 DUZE 1-11 26 5.6 x40 
35 | 6 44 Y 72/58 480+8x10 | 465 | 670 | 1.2 2-1.32 x 3.15 WJ sN 1-11 24 5.6 x 40 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
gi == Pop. EEP I Í . 了 
t 3 iÉ | të am mj AM | R 

/A ZiZa /mm | /mm a5 

49 72/58 465 | 670 2-1.4 x 3.15 5.6 x 40 20 x 45 
55 72/86 510 | 740 1-1.6 x 6.3 4x45 20 x 45 
60 72/86 510 | 740 1-1.8 x 6.3 4x45 20 x 45 
67 72/86 510 | 740 1-2.0 x 6.3 4x45 20 x 45 
72 72/86 510 | 740 1-2.36 x 6.3 4x45 20x45 
85 72/86 590 | 850 1-2.5 x 7.1 4x50 20 x 60 
95 72/86 590 | 850 1-2.8 x 7.1 4x50 20 x 60 
107 72/86 590 | 850 1-3.0 x 7.1 4x50 20 x 60 
119 72/86 590 | 850 1-3.35 x 7.1 4x50 20 x 60 
29 72/58 480 | 670 2 串 -1.8x3.15 6.3 x 40 20 x 45 
33 72/58 480 | 670 2 串 -2.0 x 3.15 6.3 x 40 20 x 45 
37 60/50 480 | 670 2 P -2.24 x 3.15 6.3 x 40 20 x 45 
41 72/86 530 | 740 2-1.25 x 1.35 4.4 x 50 20 x 50 
46 72/86 530 | 740 2-1.4 x 3.15 4.4 x 50 20 x 50 
51 72/86 530 | 740 2-1.6 x 3.15 4.4 x 50 20 x 50 
57 90/106 530 | 740 2-1.8 x 3.15 4.4 x 50 20 x 50 
63 72/86 590 | 850 1-1.8 x 7.5 4.5 x 50 20 x 70 
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38 |Y500-8 | 560 70 | Y | 72/86 530+9x10 | 590 | 850 | 1.6 1-2 x 7.8 BUZE 1-9 18 | 45x50 20x70 
39 |Y500-8 | 630 78 | Y 72/86 | 550+10x10 | 590 | 850 | 1.6 1-2.24 x 7.5 BUZE 1-8 18 4.5 x50 20x70 
40 |y500-8 |710 s8 | Y | 7286 | 600+11x10 | 590 | 850 | 1.6 1-2.5x 7.5 BUZA 1-8 16 | 45x50 20x70 
41 |Y450-10 | 220 30 | Y | 90106 | 400+7x10 | 530 | 740 | 12 1-1.5x4 双 层 合式 1-9 26 | 3.55x31 20x35 
42 |Y450-10 | 250 33 | Y | 90106 | 450+8x10 | 530 | 740 | 12 1-1.7x4 BUZA 1-9 24 | 3.55x31.5 20x35 
43 |Y450-10 | 280 37 | Y | 9010 | 480+8x10 | 530 | 740 | 12 1-1.9x4 BUZA 1-9 22 | 3.55x31.5 20x35 
44 |Y450-10 | 315 41 | Y | 90/106 | 530+9x10 | 530 | 740 | 12 1-2.12 x 4 双 层 羞 式 1-9 20 | 3.55x31.5 20x35 
45 |Y450-10 | 355 47 | Y | 90106 | 580+10x10 | 530 | 740 | 12 1-2.36 x 4 WAR 1-9 18 | 3.55x31.5 20x35 
46 |Y500-10 | 400 52 | Y | 90114 | 480+8x10 | 620 | 850 | 14 1-2.24x5 IUA 1-8 20 | 3.55x35.5 20x35 
47 |Y500-10 | 450 58 | Y | 90114 | 520+9x10 | 620 | 850 | 1.4 1-2.5 x 5 WJ Ç 1-8 18 | 3.55x35.5 20x35 
48 |Y500-10 | 500 64 | Y | 90114 | 580+10x10 | 620 | 850 | 1.4 1-2.8x 5 WAR 1-9 16 | 3.55x35.5 20x35 
49 |Y500-10 | 560 72 | Y | 90114 | 630+11x10 | 620 | 850 | 14 1-3.15x 5 WAR 1-9 14 | 3.55x35.5 20x35 
50 |Y500-10 | 630 s1 | Y | 90114 | 680+12x10 | 620 | 850 | 14 1-3.55 x 5 WJ À 1-8 14 | 3.55x35.5 20x 35 
51 |Y450-12 | 220 32 | Y | 90106 | 500+9x10 | 530 | 740 | 1.1 1-1.6x4 WJ Ç i 26 | 3.55x31.5 20x35 
52 |Y450-12 | 250 36 | Y | 6050 | 550+10x10 | 530 | 740 | 11 1-1.8x4 WJ À 17 24 | 3.55x31.5 20x35 
53 |Y500-12 | 280 39 | Y | 90114 | 450+8x10 | 620 | 850 | 14 1-1.5x 5.6 WJ Ç 1-7 26 | 3.55x40 20x35 
54 |Y500-12 | 315 4 | Y | 9/14 | 500+9x10 | 620 | 850 | 14 1-1.7x5.6 WJ Ç ja 24 | 3.55x40 20x35 
55 |Y500-12 | 355 4 | Y | 9/14 | 630+9x10 | 620 | 850 | 14 1-1.9x 5.6 WJ sÀ 17 22 | 3.55x40 20x35 
56 |Y500-12 | 400 ss | Y | 90114 | 580+10x10 | 620 | 850 | 14 1-2.12 x 5.6 双 层 羞 式 17 20 | 3.55x40 20x35 
57 |Y500-12 | 450 62 | Y | 90114 | 650+12x10 | 620 | 850 | 1.4 1-2.5 x 5.6 IUA i7 18 | 3.55x40 20x35 


















































° OTT ° 


表 A-6 Y 系列 中 型 高 压 三 


相 异 步 电 动机 铁心 、 


绕组 技术 数据 ( 6kV.、 


小 直径 ) 









































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
| sang | BEWE “| 每 联 | 线 规 “| 端 环 尺寸 
率 | 电压 | 电流 | 联结 | ” 槽 数 i 内 径 | 外 径 | 长 度 fo 绕组 形式 HEZ imn Tnt 
/kW | kV | /A | 方式 | Z/Z, /mm | /mm |/mm 
1 |Y355-4 | 220 6 27 60/50 430+7x10 |330| 560 4 1-1.18 x 4.5 DUZA 1-13 30 | 45x35 | 20x45 
2 |Y355-4 | 250 6 30 60/50 450+8x10 |330| 560 .4 1-1.25 x 4.5 WJ= e Ç 1-14 28 | 45x35 | 20x45 
3 |Y355-4 | 280 6 34 60/50 480+8x10 |330| 560 .4 1-1.4 x 4.5 DUZA 1-14 26 | 45x35 | 20x45 
4 |Y355-4 |315 6 38 | Y 60/50 530+9x10 |330 | 560 .4 1-1.6 x 4.5 DUZA 1-14 24 | 45x35 | 20x45 
5 |Y400-4 | 355 6 42 60/50 400+7x10 |390| 630 .5 1-1.25 x 5.6 DWJ= e sÇ 1-14 24 | 5x31.5 | 25x40 
6 |Y400-4 | 400 6 48 60/50 450+8x10 |390 | 630 .5 1-1.4 x 5.6 DUZA 1-14 22 | 5x31.5 | 25x40 
7 |Y400-4 | 450 6 53 | Y 60/50 480+8x10 |390| 630 .5 1-1.6 x 5.6 DUZA 1-14 20 | 5x31.5 | 25x40 
8 |Y400-4 | 500 6 59 60/50 530+9x10 |390 | 630 .5 1-1.8 x 5.6 双 层 装 式 1-14 8 | 5x31.5 | 25x40 
9 |Y400-4 | 560 6 66 60/50 580+10x10 |390 | 630 .5 1-2x5.6 DUZA 1-14 7 | 5x31.5 | 25x40 
10 | Y450-4 | 630 6 74 60/50 480+8x10 |450| 710 .8 1-1.9x7.1 DUZA 1-14 8 | 5.6x35.5 | 25x50 
11 |Y450-4 | 710 6 8 | Y 60/50 530+9x10 |450| 710 .8 1-2.24x7.1 DUZA 1-14 6 |5.6x35.5| 25x50 
12 | Y450-4 | 800 6 9 | Y 60/50 580+10 x 10 1-2.5 x 7.1 DUZA 1-14 5 | 5.6x35.5 | 25x50 
13 | Y450-4 | 900 6 05 60/50 650+12 x 10 1-2.8 x 7.1 DUZA 1-14 3 | 5.6x35.5 | 25x50 
14 | Y500-4 |1000| 6 116 60/50 550+10 x 10 2-1.25 x 4 DUZA 1-14 26 | 6.3x45 | 25x60 
15 | Y500-4 |1120) 6 28 | Y 60/50 600+11 x 10 2-1.4x4 DUZA 1-14 24 | 63x45 | 25x60 
16 | Y500-4 |1250) 6 43 60/50 650+12x10 |515| 800 | 2.1 2-1.6 x4 DUZA 1-14 22 | 63x45 | 25x60 
17 | Y500-4 |1400| 6 60 60/50 730+13x10 |515| 800 | 2.1 2-1.8 x4 双 层 羞 式 1-14 20 | 63x45 | 25x60 
18 | Y400-6 | 280 6 35 il Y 72/58 480+8x10 |410| 630 | 1.2 1-1.4x5 DWJ= EN 1-12 24 | 63x40 | 20x40 
19 |Y400-6 | 315 6 39 72/58 530+9x10 | 410 | 630 | 12 1-1.6x 5 DUZA 1-12 22 | 63x40 | 20x40 
20 |Y400-6 | 355 6 44 72/58 580+10x10 |410 | 630 | 1.2 1-1.8x5 DUZA 1-12 20 | 6.3x40 | 20x40 
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21 |Y400-6 | 400 49 72/58 630+11x10 | 410 | 630 1-2.12 x 5 DUZA 1-12 18 | 63x40 | 20x40 
22 | Y450-6 | 450 55 72/86 480+8x10 |480| 710 1-1.6 x 6.3 DUZA 1-1 22 4x40 | 25x40 
23 | Y450-6 | 500 60 72/86 530+9x10 |480| 710 1-1.8 x 6.3 OEN 1-1 20 4x40 25x40 
24 | Y450-6 | 560 67 72/86 580+10x10 | 480 | 710 1-2 x 6.3 DWJ= e sÇ 1-1 8 4x40 25x40 
25 | Y450-6 | 630 72 72/86 630+11x10 |480| 710 1-2.36 x 6.3 DUZA 1-1 6 4x40 25x40 
26 | Y500-6 | 710 85 72/86 530+9x10 | 550 | 800 1-2.5 x 6.7 DUZA 1-1 6 | 45x40 | 20x60 
27 | Y500-6 | 800 95 72/86 580+10x10 | 550 | 800 1-2.8 x 6.7 DUZE 1-1 5 | 45x40 | 20x60 
28 | Y500-6 | 900 107 72/86 650+12x10 | 550 | 800 1-3.15 x 6.7 DUZAN 1-1 3 | 45x40 | 20x60 
29 |Y500-6 |1000 119 72/86 730+13x10 | 550 | 800 1-3.55 x 6.7 DUZAN 1-1 2 | 45x40 | 20x60 
30 |Y400-8 | 220 29 72/58 500+9x10 | 450 | 630 2 Hi -1.8 x3.15 DWJ= e sÇ 1-9 32 |7.1x31.5 | 20x45 
31 | Y400-8 | 250 33 72/58 580+10x10 | 450 | 630 2 串 -2.0 x 3.15 O e Ç 1-9 28 | 7.1x31.5 | 20x45 
32 |Y400-8 | 280 37 72/58 630+11x10 | 450 | 630 2 串 -2.24 x 3.15 DUZA 1-8 28 |7.1x3.15 | 20x45 
33 | Y450-8 | 315 41 72/86 480+8x10 |510| 710 2-1.18 x 3.15 DUZA 1-9 26 | 45x45 | 20x50 
34 | Y450-8 | 355 46 72/86 530+9x10 | 510 | 710 2-1.32 x 3.15 DUZA 1-9 24 | 45x45 | 20x50 
35 |Y450-8 | 400 51 72/86 580+10x10 | 510 | 710 2-1.5 x 3.15 DUZA 1-9 22 | 45x45 | 20x50 
36 | Y450-8 | 450 57 72/86 630+11x10 |510| 710 2-1.7 x 3.15 DUZA 1-9 20 | 45x45 | 20x50 
37 | Y500-8 | 500 63 72/86 530+9x10 | 580 | 800 1-1.8 x 7.1 O 6 Ç 1-8 20 | 45x50 | 20x70 
38 | Y500-8 | 560 70 72/86 600+11x10 | 580 | 800 1-2.0 x 7.1 DUZA 1-8 18 | 45x50 | 20x70 
39 | Y500-8 | 630 78 72/86 650+12x10 | 580 | 800 1-2.36 x 7.1 DUZA 1-9 16 | 45x50 | 20x70 
40 | Y500-8 | 710 88 72/86 730+13x10 | 580 | 800 1-2.65 x 7.1 DUZA 1-9 14 | 45x50 | 20x70 
41 | Y450-10 | 220 30 90/106 450+8x10 |510| 710 1-1.4x 4 DO 6 Ç 1-9 26 |3.55x31.5| 20x35 
42 | Y450-10 | 250 33 90/106 480+8x10 |510| 710 1-1.6 x 4 DUZA 1-9 24 |3.55x31.5| 20x35 
43 | Y450-10 | 280 37 90/106 530+9x10 |510| 710 1-1.8 x4 DUZAN 1-9 22 |3.55x3.15| 20x35 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
U Salas ws wa Can s nel tE EE A aama | AAE B. R. 

AW| kV | /A 方式 | Z2 mm /mm | /mm |/mm > 1j /mm /mm 
44 |Y450-10 |315| 6 | 44 | Y | 90106 | ss0rlox10 |s10| 70 [i1 1-2x4 DURE 1-9 20 |3.55x3.15| 20x35 
45 |Y450-10 | 355 | 6 |47| y | 90106 | 6orllxlo |s10| 70 |11 1-2.24 x4 DUREN 1-9 18 |3.55x3.15| 20x35 
46 |Y500-10 | 400| 6 | s2 | Y | 90114 | 530+29x10 |580| 800 |13 1-2.24 x5 DURE 1-8 20 | 3.15x40 | 20x35 
47 |Y500-10 | 450 | 6 | ss | y | 90114 | 580+10x10 |580| s00 |13 1-2.5x5 BUREN 1-9 8 | 315x40 | 20x35 
48 |Y500-10 | 500 | 6 | 64 | Y | 9%114 | 630+10x10 | 580| soo |13 1-2.8x5 双 层 看 式 1-9 6 | 3.15x40 | 20x35 
49 |Y500-10 | 50| 6 |722 | Y | 90114 | 730+13x10 |580| 800 |13 1-3.15x 5 Xa À 1-9 4 | 3.15x40 | 20x35 
50 |Y500-10 | 630 | 6 | 81 | Y | 90114 | 830+15x10 |s8o | 800 |13 1-3.55 x 5 DURAI 1-9 2 | 3.15x40 | 20x35 
51 |Y450-12 | 220 | 6 |32| y | 900106 | 53029x10 |510| 70 [|11 1-1.6x4 DUREA 1-7 26 |3.55x31.5| 20x35 
52 |Y450-12 | 250| 6 |36| Y | 90106 | sso10x10 [sio] 710 [| 14 1-1.8x4 DURE 1-7 24 |3.55x31.5| 20x35 
53 |Y500-12 | 280 6 |39 | y | 99114 | 500+9x10 | 580 | s00 | 13 1-1.8x5 HUZA 1-7 24 | 355x45 | 20x35 
54 |Y500-12 | 315| 6 |44 90/114 | 530+9x10 | 580| 800 |13 1-2x5 DURE 1-8 22 | 3.55x45 | 20x35 
55 |Y500-12 | 355| 6 |49 90/114 | 580+10x10 |580| 800 |13 1-2.24 x5 DURE 1-8 20 | 355x45 | 20x35 
56 |Y500-12 | 400| 6 | 55 90/114 | 650+12x10 |580| 800 |13 1-2.5x5 HUZA 1-8 18 | 355x45 | 20x35 
57 |Y500-12 | 450| 6 | 62 90/114 | 730+13x10 |580| 800 |13 1-2.8x5 HUZA 1-8 16 | 355x45 | 20x35 
























































RA-7 JO2 系列 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
Pam. | ia | 绕组 图 索引 
序号 | 型 号 | 领 定 | 额定 | 额定 | 绕组 | 极 | 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 “QE E ，、| Apa “| 每 组 | 线圈 | 每 联 | 并 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 红 mW | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 漆 包 |w gepa | SERE | 圈 数 | 组 数 | 二 里 | 路 数 | 所 在 
/kW | /v | /A | 方式 Z/Z, | /mm | /mm | /mm | /mm | 线 径 | 根 数 } S |u| a | 分 及 | 页 码 
/mm n 
J02-11-2 | 08 |3801172| Y |2 | 2420 | 65 | 67 |120 | 03 | 067 | 1 | 1.61 | 单 层 同 心 式 Fa 2 | 6 | 94 第 1 册 | 100 
JO2-12-2 | 1.1 | 380 |2.35| Y | 2 | 24/20 85 67 | 120 | 03 | 0.77 1 1.775 | 单 层 同心 式 a 2 6 72 第 1 00 
JO2-21-2 | 1.5 | 380 13.22| Y | 2 | 18/16 75 82 | 145 | 0.4 | 0.83 1 1.805 | 单 层 交叉 式 ` n x 80 第 1 42 
JO2-22-2 | 2.2 | 380 |4533 Y | 2 | 1816 | 100 | 82 | 145 | 04 | 0.93 l 1.88 | 单 层 交 义 式 . 2 60 第 1 42 
JO2-31-2 | 3 |380|629| y |2 | 2420 | 95 | 94 | 167 |045| 112 | 1 | 274 | 单 层 同心 式 3 2 | 6 |4 第 1 册 | 100 
J02-32-2 | 4 |380|80| A |2 | 2420 | 125 | 94 | 167 | 0.45 | 096 | 1 | 302 | 单 层 同心 式 3 2 | 6 |56 第 1 册 | 100 
J02-41-2 | 5.5 | 380 |107| A |2 | 2420 | no |114 [210 | o6 | 093 | | 5.76 | 单 层 同 必 式 | yU 2 | 6 |53 第 1 册 | 100 
JO2-42-2 | 7.5 | 380 |1433| A | 2 | 2420 | 135 | 114 | 210 | 0.6 | 1.08 | 2 | 677 | 单 层 同心 式 | > | | 45 第 1 册 | 100 
JO2-51-2 | 10 | 380 |1944| A | 2 | 2420 | 120 |136 | 245 | o7 | 135 | 2 | 104 | 单 层 同心 式 | 1? 2 | 6 | 40 第 1 册 | 100 
116 | 1 EPN 1-12 A 

J02-52-2 | 13 |380 2445 A | 2 | 2420 | 160 |136 | 245 | 07 | 125 | 3 | 11.22 | 单 层 同心 式 PT 2 | 6 |32 第 1 册 | 100 
JO2-61-2 | 17 |380 3145| A | 2 | 3022 | 155 |155 | 280 | o7 | 145 | 1 | 945 | WEAR ii 5 | 6 | 50o | 2 | 第 2 册 | 26 
J02-71-2 | 22 |380 [398| A | 2 | 3628 | 155 |182 |327 | 08 | 135 | 4 11792 | WEAR 1-13 6 |6 |20| 1 | 第 2 册 | 40 
JO2-72-2 | 30 | 380 |555| A | 2 | 3628 | 200 | 182 | 327 | 08 | 158 x 21.8 | UZAR 1-13 6 | 6 |16| 1 | 第 2 册 | 40 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 | 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 极 ELET] 铁心 | 铁心 | 铁心 | AR 线圈 节 距 | 每 组 | 线圈 | 每 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 数 | 槽 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长度 | 漆 包 | 并 绕 绕组 形式 | TS 圈 数 | 组 数 | i 
/kW | /V | /A | 方式 Z/Z, | /mm | /mm | /mm | /mm | 线 径 | 根 数 » S u | 
/mm n 
JO2-82-2 | 40 | 380 |71.7| A | 2 | 3628 | 240 | 210 | 368 | 1.1 Ta F 29.8 | WJ Ç 1-13 6 6 第 
JO2-91-2 | 55 | 380 |1002| A | 2 | 4234 | 260 | 245 | 423 | 15 下 x 387 | XUZÆR 1-15 7 | 6 
JO2-92-2 | 75 | 380 |133| A | 2 | 4234 | 300 | 245 | 423 | 1.5 | 1.56 5 42.7 | WJ À 1-15 7 6 
JO2-93-2 | 100 | 380 |180.1| A | 2 | 42034 | 365 | 245 | 423 | 1.4 | 1.56 7 48.9 | 双 层 年 式 1-15 7 6 
JO2-11-4 | 0.6 | 380 |1.57| Y | 4 | 24/22 85 75 | 120 | 0.25 | 0.57 1 1217 | 单 层 链 式 1-6 1 12 
JO2-12-4 | 08 | 380 11.99| Y | 4 | 24/22 100 | 75 | 120 | 0.25 | 0.67 1 152 | 单 层 链 式 1-6 1 12 
JO2-21-4 | 1.1 | 380 |2.64| Y | 4 | 24/22 85 90 | 145 | 0.25 | 0.72 1 1.445 | 单 层 链 式 1-6 1 12 
JO2-22-4 | 1.5 | 380 |3.42| Y | 4 | 24/22 115 | 90 | 145 | 0.25 | 0.83 1 1.715 | 单 层 链 式 1-6 1 12 
JO2-31-4 | 2.2 | 380 |485| Y | 4 | 36/26 95 | 104 | 167 | 0.3 | 0.96 l 2.27 | 单 层 交叉 式 a EN 1 ° 
JO2-32-4 | 3 |380 |631| Y | 4 | 3626 | 135 | 104 | 167 | 03 | 112 | 1 | 2⁄4 | 单 层 交 叉 式 s. O 3 $ 
JO2-41-4 | 4 |380|84| A |4 | 3626 | 100 |136 | 210 |035| 10 1 | 355 | 单 层 交 叉 式 | 
J02-42-4 | 5.5 |380 |112] A | 4 | 3626 | 125 |136 | 210 10o35| 112 | 1 | 396 | 单 层 交叉 式 rF a x A 
JO2-51-4 | 7.5 | 380 [1485| A |4 | 3626 | 120 | 162 | 245 | o4 | 10 | 2 | 608 | 单 层 交 叉 式 | 202.2 | 1 | ë 
J02-52-4 | 10 |380 |197| A |4 | 36/26 | 160 | 162 | 24 | o4 | 112 | 2 | 656 | 单 层 交叉 式 | 22.2 + | 6 r 
JO2-61-4 | 13 | 380 [25.65 A | 4 | 3628 | 155 | 182 | 280 | 0.45 | 1.25 1 758 | WJ)##sÇ 1-8 3 | 12 £ 
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29 | JO2-62-4 380 |325| A 36/28 | 190 | 182 | 280 | 0.45 PUŽA 12 | 42 82 
30 |JO2-71-4 380 | 43.5] A 36/28 | 175 | 210 | 327 | 0.5 OEN 12 | 42 88 
31 |JO2-72-4 380 | 56.5] A 36/28 | 235 | 210 | 327 | 0.5 UZA 12 | 32 88 
32 | JO2-82-4 380 | 72 | A 48/38 | 275 | 245 | 368 | 0.65 双 层 县 式 jy || 222 110 
33 | JO2-91-4 380 | 96.9] A 60/50 | 260 | 280 | 423 | 0.85 UZA 12 | 34 132 
34 |JO2-92-4 380 | 134| A 60/50 | 340 | 280 | 423 | 0.85 双 层 又 式 12 | 26 132 
35 |JO2-93-4 380 | 180| A 60/50 | 380 | 280 | 423 | 0.85 WJa EN 12 | 22 132 
36 |JO2-21-6 380 | 2.22 | Y 36/33 85 94 | 145 | 0.25 单 层 链 式 18 | 81 18 
37 | JO2-22-6 380 | 2.88| Y 3633 | 115 | 94 | 145 | 0.25 单 层 链 式 18 | 61 18 
38 |JO2-31-6 380 |3.29| Y 36/33 95 | 114 | 167 | 0.3 单 层 链 式 18 | 60 18 
39 | JO2-32-6 380 | 5.52 | Y 36/33 135 | 114 | 167 | 0.3 单 层 链 式 18 | 42 18 
40 | JO2-41-6 380 | 6.86| Y 36/33 | 110 | 148 | 210 | 0.35 单 层 链 式 18 | 40 18 
41 |JO2-42-6 380 | 8.9 | A 36/33 | 140 | 148 | 210 | 0.35 单 层 链 式 18 | 55 18 
42 | JO2-51-6 380 | 11.6| A 36/33 | 130 | 174 | 245 | 0.35 单 层 链 式 18 | 47 18 
43 | JO2-52-6 380 |15.53| A 36/33 | 170 | 174 | 245 | 0.35 单 层 链 式 18 | 37 18 
44 | JO2-61-6 380 |21.05| A 54/44 | 175 | 200 | 280 | 0.4 双 层 羞 式 18 | 22 92 
45 | JO2-62-6 380 | 26.8| A 54/44 | 220 | 200 | 280 | 0.4 DUZA 18 | 18 92 
46 | JO2-71-6 380 |32.6| A 54/44 | 200 | 230 | 327 | 0.45 U EN 18 | 18 É 92 
47 | JO2-72-6 380 | 41.2 | A 54/44 | 250 | 230 | 327 | 0.45 双 层 羞 式 18 | 28 94 
48 | JO2-81-6 380 | 54 | A 72/58 | 240 | 260 | 368 | 0.5 UZA 18 | 32 | 216 
49 | JO2-82-6 380 |73.75| A 72/58 | 310 | 260 | 368 | 0.5 双 层 又 式 18 | 24 216 
50 |JO2-91-6 380 |98.8| A 72/56 | 320 | 300 | 423 | 0.6 双 层 又 式 18 | 20 216 
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基本 数 铁心 数据 

线 规 绕组 图 索引 

| i ea a e ey eT 每 联 
ew | | A 站 ed tat na 
Imm n š _ 
51 |JO2-92-6 | 75 | 380 |134.5 6 420 | 300 | 423 | 0.63 | 1.40 2 398 | XUZÆJ 30 218 
52 |JO2-41-8 | 2.2 | 380 | 5.94 8 110 | 148 | 210 | 035 | 1.12 1 3.4 | 单 层 链 式 37 28 
53 |JO2-42-8 | 3 | 380 | 7.47 8 140 | 148 | 210 | 035 | 1.30 1 4.39 | 单 层 链 式 31 28 
54 |JO2-51-8 | 4 | 380 | 9.07 8 130 | 174 | 245 | 0.35 | 1.12 1 4.95 | 单 层 链 式 48 Ë 28 
55 |JO2-52-8 | 5.5 | 380 |12.16 8 170 | 174 | 245 | 035 | 1.30 1 5.95 | 单 层 链 式 37 28 
56 |JO2-61-8 | 7.5 | 380 | 16.0 8 175 | 200 | 280 | 0.4 | 1.04 1 7.58 | Wes K 58 256 
57 |JO2-62-8 | 10 | 380 | 20.8 8 220 | 200 | 280 | 04 | 1.20 1 9.2 UZA 46 256 
58 |JO2-71-8 | 13 | 380 | 26.6 8 200 | 230 | 327 | 0.45 | 1.35 1 10.32 | ÆR 42 256 
59 |JO2-72-8 | 17 |380| 34 | A | 8 250 | 230 | 327 | 0.45 | 1.56 l 128 | WJ KÉ 34 É | 256 
60 |JO2-81-8 | 22 |380 |461| A |8 240 | 260 | 368 | 0.5 | 1.35 2 19 UZA 24 270 
61 |JO2-82-8 | 30 |380 |575|) A |8 310 | 260 | 368 | 0.5 | 1.62 2 26.6 | XÆ 20 270 
62 |JO2-91-8 | 40 |380 |779| A |8 320 | 300 | 423 | 0.6 | 1.30 2 309 | WJ##Ç 34 E | 272 
63 |JO2-92-8 | 55 |380 |104| A |8 420 | 300 | 423 | 0.6 | 1.50 2 37.6 | XUŽÆ 26 272 
64 |JO2-81-10 | 17 | 380 |364| A |10 240 | 260 | 368 | 0.45 | 1.25 2 17.8 | WJ)##s K 34 292 
65 |JO2-82-10 | 22 |380| 48 | A |10 310 | 260 | 368 | 0.45 | 1.45 2 | 21.7 | 双 层 芭 式 26 | 292 
66 |JO2-91-10 | 30 | 380 |622 | A |10 320 | 300 | 423 | 0.5 | 1.40 1 21.7 | XAR 52 294 
67 |JO2-92-10 | 40 |380 |820| A |10 400 | 300 | 423 | 0.5 | 1.62 1 26.7 | XÆ 42 294 


° EET ° 





表 A-8 JO2-L 系列 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ( 铝 线 ) 














































































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
A 发 规 zl ee ,mx | 绕组 图 索引 
序 | “型 号 [aa | 额定 | 额定 | 绕组 | y | 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | peb AR sage | 每 组 | 线圈 | 关联 | asi 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 数 | 子 模 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 漆包线 径 | 并 绕 根 数 | ”绕组 形式 — || 32 BAH W POS | 所 在 " 
人 kW | /v /A | 方式 ZZ | /mm | /mm | /mm |/mm /mm n y S u a 分 册 页 码 
1 |7O02-L-11-2 | 08 |380 | 18 | y |2 | 186] 75 |67|120|03| 083 1 单 层 交叉 式 Eo i 112 1 | 第 1 i 
2 |JO2-L-12-2 | 1.1 | 380 | 2.4 2 | 1816 | 95 | 67 | 120 | 0.3 0.93 1 单 层 交叉 式 人 89 1 | 第 1 42 
3 |JO2-L-21-2 | 1.5 | 380 | 33 2 | 18/16 | 90 | 82 | 145 |035| 1.08 1 单 层 交叉 式 a a 73 1 | 第 1 42 
4 |JO2-L-22-2 | 22 | 380 | 46 2 | 186 |115 | 82 | 145 [0.35] 125 1 单 层 交叉 式 — —x ， 56 1 | 第 1 42 
5 | JO2-L-31-2 | 3 | 380 | 6.1 2 | 24/20 | 105 | 94 | 167 | 0.4 .12 2 单 层 同 心 式 FA 2 6 42 1 | 第 1 00 
6 |JO2-L-32-2 | 4 |380| 81| A |2 | 24/20 | 135 | 94 | 167 | 0.4 .35 1 单 层 同心 式 TA 2 6 59 1 | 第 1 00 
7 | JO2-L-41-2 | 5.5 | 380 | 11 | A |2 | 2420 | 120 | 114 | 210 | 0.6 25 2 单 层 同 心 式 a 2 6 50 1 | 第 1 00 
.35 1 EE -12 a 
8 | JO2-L-42-2 | 7.5 | 380 | 15 | A |2 | 2420 | 150 | 114 | 210 | 0.6 15 ) 单 层 同心 式 iii 2 6 40 1 | 第 1 00 
9 | JO2-L-51-2 | 10 | 380 | 20 | A | 2 | 24/20 | 130 | 136 | 245 |0.65 .62 2 单 层 同 心 式 FA 2 6 37 1 | 第 1 00 
.50 1 EN a -12 a 
10| JO2-L-52-2 | 13 | 380 | 25 | A |2 | 24020 | 160 | 136 | 245 [0.65 i i 单 层 同心 式 5:11 2 6 30 1 | 第 1 00 
11 | JO2-L-61-2 17 | 380 | 32 | A | 2 | 3022 | 165 | 155 | 280 | 0.7 .35 2 WJ Ç 1-11 5 6 46 2 | 第 2 26 
1-18 
.35 2 2-17 单 -33 " 
L-71- ÉI £N 
12| JO2-L-71-2 | 22 | 380 | 42 | A |2 | 36/28 | 165 | 182 | 327 | 0.8 0 “| 单 双 层 混合 式 3-16 4 |6| 双 32 | 2 | 第 1 册 |206 
4-15 
1=18 
' 247 单 -26 Pe 
13 | JO2-L-72-2 | 30 | 380 | 56 | A | 2 | 36/28 | 220 | 182 | 327 | 0.8 .35 5 单 双 层 混 合式 3-16 4 6 I-25 2 | 第 1 册 | 206 
4-15 
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( 续 ) 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
T ma | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | 如 | 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 阶 线 规 Ama | 每 组 | 线圈 并 联 | 绕组 图 索引 
g 功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 数 | 子 槽 数 | 长度 | 内 径 | 外 径 KJE eaa Dea) AER FR PA | 组 数 arema] 路 数 e 
W| /V | /A | 方式 Z/Z, | /mm | /mm | /mm |/mm | “° S - 2 S| u a | A | 页码 
mm n 分 

4|JO2-L-82-2 | 40 | 380 | 74 | A | 2 | 36/28 | 230 | 210 | 368 | 1.1 .56 4 双 层 羞 式 1-13 6 6 24 2 | 第 2 42 
5|JO2-L-91-2 | 55 | 380 | 100 A |2 | 4204 | 250 | 245 | 423 | 14 > IZAR 1-15 2 2 i$ 2 | 第 2 册 | 48 
6|JO2-L-92-2 | 75 | 380 |135| A |2 | 4234 |310 | 245 | 423 |14] 162 8 IZAR 1-15 7 | 6 14 2 | 第 2 册 | 48 

1-24 

2-23 
7|JO2-L-93-2 | 100 | 380 | 180| A | 2 | 48/40 | 370 | 245 | 423 | 1.4 .74 11 “| 单 双 层 混合 式 3-22 5 6 10 2 | 第 1 210 

4-21 

5-20 
8| J02-L-11-4 | 0.6 | 380 | 1.6 4 | 2422 | 95 | 75 | 120 |0.25| 0.74 1 单 层 链 式 1-6 1 | 12 | 105 1 | 第 1 8 
9|JO2-L-12-4 | 0.8 | 380 | 21 4 | 2422 | 115 | 75 | 120 |025| 0.83 1 单 层 链 式 1-6 ilal s 1 | 第 1 
20| 302-L-21-4 | 1.1 |380| 27 | Y |4] 2422 | 90 | 90 | 145 |025| 0.93 1 单 层 链 式 1-6 1 78 1 | 第 1 8 
21|JO2-L-22-4 | 15 | 380 | 3.5 4 | 2422 | 120 | 90 | 145 |025| 104 1 单 层 链 式 1-6 lil G 1 | 第 1 8 
22|JO2-L-31-4 | 22 | 380 | 49 4 | 36/26 | 110 | 104 | 167 | 03 | 130 1 单 层 交叉 式 nt. sss 1 x 40 1 | 第 1 50 
23|JO2-L-32-4 | 3 | 380 | 6.5 4 | 36/26 | 140 | 104 | 167 | 03 | 145 1 单 层 交 叉 式 E N I —Ç 32 1 | 第 1 50 
24|JO2-L-41-4 | 4 |380 | 84 | A |4 | 36633 | 120 | 136 | 210 1035| 0.96 2 单 层 交叉 式 — a 51 1 | 第 1 D 
25| JO2-L-42-4 | 5.5 | 380 | 11 | a |4] 3633 |155 |136 | 210 1035| 1.08 2 | 单 层 交叉 式 . 1 | 5 | 4 1 | 第 1 册 | 150 
26|JO2-L-51-4 | 75 | 380 | 15 | A |4|3626 |135 | 162 | 245 104| 120 2 单 层 交叉 式 ar | x 35 1 | 第 1 50 
27|J02-L-52-4 | 10 | 380 | 20 | A |4] 3626 |175 | 162 | 245 04] 142 3 单 层 交叉 式 ` 1 i 27 1 | 第 1 50 
28| 302-L-61-4 | 13 | 380 | 26 | A 1413632 | 170 | 182 | 280 | 0.5 .62 1 WZA 1-9 3 |12| 52 2 | 第 2 册 | 88 
29| 302-L-62-4 | 17 | 380 | 33 | A |4 | 3632 | 210 | 182 | 280 |05 81 1 IUA 1-9 3112| 42 2 | 第 2 册 | 88 
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30| JO2-L-71-4 | 22 | 390 | 43 | A 48/38 | 175 | 210 | 327 | 0.5 .20 DZA 1-11 12 30 第 2 108 
31|JO2-L-72-4 | 30 | 380 | 58 | A 48/38 | 235 | 210 | 327 | 0.5 .20 双 层 羞 式 1-11 12 46 第 2 110 
32| JO2-L-82-4 | 40 | 380 | 75 | A 48/38 | 275 | 245 | 368 |0.65 a U e Ç 1-11 12 20 第 2 108 
33 | JO2-L-91-4 | 55 | 380 | 103 | A 60/50 | 260 | 280 | 423 |0.85 .50 WJe e À 1-13 12 30 第 2 132 
34| JO2-L-92-4 | 75 | 380 | 138 | A 60/50 | 360 | 280 | 423 | 0.85 .50 O e Ç 1-13 12 22 第 2 132 
35 | JO2-L-93-4 | 100 | 380 | 184 | A 60/50 | 420 | 280 | 423 |0.85 .62 双 层 混合 式 12 14 第 1 240 
36 | JO2-L-21-6 | 0.8 | 380 | 23 | Y 36/33 | 95 | 94 | 145 |0.25| 0.83 单 层 链 式 1-6 18 74 第 1 18 
37 | JO2-L-22-6 | 1.1 | 380 | 3.0 | Y 36/33 | 125 | 94 | 145 |0.25| 0.96 单 层 链 式 1-6 18 57 第 1 18 
38 | JO2-L-31-6 | 1.5 | 380 | 39 | Y 36/33 | 105 | 114 | 167 |0.25 .08 单 层 链 式 1-6 18 56 第 1 18 
39 |JO2-L-32-6 | 2.2 | 380 | 54 | Y 36/33 | 150 | 114 | 167 | 0.25 .30 单 层 链 式 1-6 18 40 第 1 18 
40 | JO2-L-41-6 3 |3900| 71 | Y 36/33 | 110 | 145 | 210 |0.35 .04 单 层 链 式 1-6 18 38 第 1 18 
41 | JO2-L-42-6 4 |380| 91I] A 36/33 | 150 | 145 | 210 |0.35 .30 单 层 链 式 1-6 18 50 第 1 18 
42 | JO2-L-51-6 | 5.5 | 380 | 12 | A 36/33 | 130 | 174 | 245 |0.35 .08 单 层 链 式 1-6 18 47 第 1 18 
43 | JO2-L-52-6 | 7.5 | 380 | 16 | A 36/33 | 170 | 174 | 245 |0.35 .20 单 层 链 式 1-6 18 35 第 1 18 
44 | JO2-L-61-6 | 10 | 380 | 21 | A 54/44 | 170 | 200 | 280 | 0.4 .45 双 层 羞 式 1-9 18 48 第 2 194 
45 | JO2-L-62-6 | 13 | 390 | 27 | A 54/44 | 230 | 200 | 280 | 0.4 e DUZE 1-9 18 56 第 2 196 
46 | JO2-L-71-6 | 17 | 380 | 35 | A 54/44 | 200 | 230 | 327 | 0.45 .35 DZA 1-9 18 34 第 2 194 
47 | JO2-L-72-6 | 22 | 380 | 44 | A 54/44 | 250 | 230 | 327 |0.45 .25 双 层 释 式 1-9 18 41 第 2 196 
48 | JO2-L-81-6 | 30 | 380 | 59 | A 72/58 | 250 | 260 | 368 | 0.5 .40 双 层 羞 式 1-11 18 28 第 2 册 | 216 
49 | JO2-L-82-6 | 40 | 380| 77 | A 72/58 | 330 | 260 | 368 | 0.5 .62 WJ e sÇ 1-11 18 22 第 2 册 | 214 
50|JO2-L-91-6 | 55 | 380 | 104| A 72/56 | 340 | 300 | 423 | 0.6 x 双 层 羞 式 1-11 18 18 第 2 216 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数 ] 

T| ma | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | ,| 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 阶 索引 
z 功率 | 电压 | 电流 | 联结 fia | 长度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 漆包线 径 绕组 形式 

/kW | /v | /A | 方式 Z/Z, | /mm | /mm | /mm |/mm | “` m 页 人 码 
51 75 | 380 | 139 72/56 | 435 | 300 | 423 | 0.6 .68 UZA 216 
52 2.2 | 380 | 6.1 48/44 | 110 | 145 | 210 | 0.3 .40 单 层 链 式 28 
53 3 |380 | 76 | Y 48/44 | 150 | 148 | 210 | 0.3 .16 单 层 链 式 28 
54 4 |380 |96 | A 48/44 | 130 | 174 | 245 |0.35 .40 单 层 链 式 28 
55 5.5 | 380| 13 | A 48/44 | 175 | 174 | 245 |0.35 12 单 层 链 式 28 
56 7.5 | 380| 17| A 54/58 | 170 | 200 | 280 | 0.4 0.93 双 层 车 式 一 
57 10 | 380| 2 | A 54/58 | 230 | 200 | 280 | 0.4 .04 UZA = 
58 13 | 380 | 28 54/58 | 200 | 230 | 327 |0.45 .20 DUZA 256 
59 17 | 380 | 36 54/58 | 250 | 230 | 327 |0.45 .35 WJ: sÇ 256 
60 22 | 380 | 46 72/58 | 250 | 260 | 368 | 0.5 2 UZA 270 
61 30 | 380 | 62 72/58 | 330 | 260 | 368 | 0.5 A UZA 270 
62 40 | 380 | 81 72/56 | 340 | 300 | 423 | 0.6 .56 UZA 270 
63 55 | 380 | 109 72/56 | 435 | 300 | 423 | 0.6 _ WJ: sÇ 270 
64 17 | 390 | 39 60/64 | 270 | 260 | 368 |0.45 .45 WJ: sÇ 292 
65 22 | 380 | 49 60/64 | 330 | 260 | 368 |0.45 .45 WJ: Ç 294 
66 30 | 380 | 65 60/64 | 315 | 300 | 423 | 0.5 T 双 层 车 式 第 292 
67 40 | 380 | 87 60/64 | 425 | 300 | 423 | 0.5 .68 WJ: sÇ 290 
















































































表 A-9 YR 系列 (IP23 ) 绕 线 转子 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 























































































































































































































° LET- 





























基本 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 

序 | ma me — a 2 线圈 | 每 组 laal, y opp E An RE g | 并 联 

= “” ”| 功率 | 定子 | 定子 | 绕组 | 转子 | 转子 | 绕组 | z/Z RE | 并 绕 | 线 组 形式 | 节 距 | 圈 数 | 组 数 | 入 联 | 路 数 | 记 在 分 漆 包 | 并 绕 | 绕组 形式 | 节 距 | 针 开路 数 

jew | 电压 | 电流 | 联结 | 电压 | 电流 | 联结 | 2 | 线 径 | 根 数 ?| s | u (EA a U sl 线 径 | 根 数 y EA] 6 

/V | /A | 方式 | /V | /A | 方式 /mm n /mm n 

YR160M-4 | 7.5 |380| 16 | a |260| 19 | Y |4836 | 150 | 1 [BUZZ] 1-11] 4 |12 |34| 1 | 第 2 册 | 106 | 112 | 3 UZZK] 1-9] 18 
YR160L1-4| 11 |380 122.7| A |275| 26 | Y | 4836 | 0.85 | 2 | 双 层 县 式 |1LI1| 4 |12 | 50 | 2 | 第 2 册 | 108 | 112 | 4 UZR] 1-9 | 14 
YR160L2-4| 15 |380|308| A |260| 37 | Y | 4836 | 10 | 2 [uzax] 4 | 12 | 38 | 2 | 第 2 册 | 108 | 130 | 1 puas] 1o] 10 
YR180M-4 |18.5|380136.7| A |197| 61 | Y |4836| 112 | 2 | 双 层 县 式 |LI| 4 |12 | 40 | 2 | 第 2 册 | 108 | 1.8x5 | 1 WUZ] 1-9 8 
YR180L-4 | 22 |3801432| A |232] 61 | Y | 4806 ne 双 层 簿 式 |111| 4 |12 | 34 | 2 | 第 2 册 | 108 | 18x5 | 1 ZUAR] 19l 8 
YR200M-4 | 30 |380 158.2| A 1255| 76 | Y | 48/36 | 0.95 2 | 双 层 三 式 | 1-1 4 12 | 62 | 4 | 第 2 110 | 2x5.6 | 1 | 双 层 羞 式 | 1-9 8 
YR200L-4 | 37 |380|71.8| A |316| 74 | Y |4836| 1.0 2 | 双 层 释 式 |1-11| 4 | 12 | 50 | 4 | 第 2 110 | 2x5.6 | 1 | 双 层 蔷 式 | 1-9 | 8 
YR225M14 | 45 | 380 |873| A |240| 120 | Y | 4806 a WEAR | 1-12] 4 | 12 | 24 | 2 | 第 2 册 | 114 |1.8x4.5| 2 | 双 层 程式 | 1.9 6 
YR225M24 | 55 |380|106| A |288 | 121| Y | 48036 i I WEAR | 1-12) 4 | 12 | 40 | 4 | 第 2 册 | 116 |1.8x4.5| 2 WEZE] 1-9] 6 
YR250S-4 | 75 |380| 142| a |449 | 105 | Y | 60448 | 13 | 3 [auzas] s | 12 | 14 | 2 | 第 2? 册 | 136 |1.6x4.5| 2 | 双 层 得 式 |1-12| 6 
YR250M-4 | 90 |380|169| A |524|107| Y | 60/48 x WEAR |114) 5 | 12 | 12 | 2 | 第 2 册 | 136 |1.6x4.5| 2 WUÆ]1-12| 6 
YR280S-4 | 110 |380|205 | A |349|196 | Y | 60/48 | 1.25 | 4 | 双 层 县 式 |114| 5 |12 | 24 | 4 | 第 2 册 | 138 |224x63| 2 | 双 层 受 式 |1-12| 4 
YR280M-4 | 132 | 380 |244| A |419| 194] Y | 60/48 | 1.40 | 4 | 双 层 对 式 |1-14| 5 | 12 | 20 | 4 | 第 2 册 | 138 |224x63| 2 | 双 层 苹 式 |1-12| 4 
YR160M-6 | 5.5 |380113.2| A |279| 13 | Y | 54/36 | 0.95 | 2 | 双 层 羡 式 | 1-9 | 3 18 | 36 | 1 | 第 2 192 I 双 层 羞 式 | 1-6 | 24 
YR160L-6 | 7.5 |380117.5| A |260| 19 | Y |15436 | 1.06 | 1 | 双 层 亚 式 | 19| 3 | 18 | 58 | 2 | 第 2 194 | 1.12 3 [BUZ] 1-6 | 18 
YRI8OM-6 | 11 |380|25.4| A |146| 50 | Y | 5436 | 1.40 1 [XZ] 1-9 | 3 18 | 46 | 2 | 第 2 194 | 1.8x4 | 1 | 双 层 闭 式 | 1-6 | 8 
YR180L-6 | 15 |380133.7| A |187| 53 | Y |54/36 | 1.06 | 2 | 双 层 亚 式 | 1-9| 3 | 18 | 36 | 2 | 第 2 194 | 1.8x4 | 1 MS aso] 1-6| 8 
YR200M-6 | 18.5| 380 140.1| A |187| 65 | Y | 5436 | 1.18 | 2 [BUZZ] 1-9] 3 | 18 | 36 | 2 | 第 2 册 | 194 |1.85x5| 1 BUZZ] 1-6| 8 
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35| YR250M-8 | 45 | 380 | 97.8 272 |1.8x4.5| 2 |XUZÆ] 1-6 








36| YR280S-8 | 55 | 380 | 115 272 | 2x5 2 |[XUZÆ] 1-6 











基本 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
cz A - 
序 | ma lae 定子 转子 |E] 2A B i a oy 关联 RARR | RM aala 
3 功率 | 定子 | 定子 [绕组 | 转子 | 转子 | 绕组 | zz | 漆 包 | 325 | 绕组 形式 e la | 组 数 e A e | | 漆 包 pree 
/kW | 电压 | 电流 | 联结 | 电压 | 电流 | 联结 线 径 | 根 数 y| s | u a | JJ 页 码 | 线 径 | 根 数 y 
/V | /A | 方式 | /V | /A | 方式 /mm n 7 /mm n 

19| YR200L-6 | 22 |380|46.6| A [224| 63 | Y |5436 aA | aao] 3 |as |30] 2 | 第 2 册 | 194 | 1.8x5 | 1 BUZAR] 1-6 
20| YR225M1-6 | 30 | 380 161.3| A `Y 224 |16x4.5| 2 | 双 层 著 式 | 1-9 
21| YR225M2-6 | 37 | 380174.3| A y 224 |1.6x4.5| 2 | 双 层 著 式 | 1-9 
22| YR250S-6 | 45 |380 |90.4| A Y 224 |1.8x4.5| 2 [XUZ] 1-9 
23| YR250M-6 | 55 | 380 | 109 | A Y 224 | 1.8x4.5| 2 | DXUZÆ] 1-9 
24| YR280S-6 | 75 |380|143| A Y 224 | 2x5 | 2 [XUZÆR] 1-9 
25| YR280M-6 | 90 | 380 | 169 | A Y 224 | 2x5 2 |XUZÆ] 1-9 
26| YR160M-8 | 4 |380|106| A Y 242 i i IUZÆR] 1-5 
27| YR160L-8 | 5.5 |380 |14.4| A Y 242 | 1.25 2 | 双 层 县 式 | 1-5 
28| YR180M-8 | 7.5 | 380 | 19 | A Y 244 | 1.8x4 | 1 XUZÆ] 1-5 
29| YR180L-8 | 11 |380|276] A Y 244 | 1.8x4 | 1 | 双 层 羞 式 | 1-5 
30| YR200M-8 | 15 | 380136.7| A y 244 | 1.8x5 | 1 XUZÆ] 1-5 
31| YR200L-8 |18.5 |380 141.9| A Y 244 | 1.8x5 | 1 |XUZŽA] 1-5 
32| YR225M1-8 | 22 | 380 |49.2| A Y 272 |1.6x4.5| 2 |XUZÆ] 1-6 
33| YR225M2-8 | 30 | 380 |66.3 | A Y 272 |1.6x4.5| 2 XUZ] 1-6 
34| YR250S-8 | 37 |380 |81.3| A Y 272 |1.8x4.5| 2 [XUZÆ] 1-6 

A Y 

A Y 

A Y 























37| YR280M-8 | 75 | 380 | 154 272 | 2x5 | 2 | 双 层 和 至 式 | 1-6 



















































































表 A-10 YR 系列 〈IP44) 绕 线 转子 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 












































































































































基本 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
序 定子 转子 定 / 转 | AJ | A ,| 绕组 图 索引 线 规 
= 型 号 HE wama pss n — hy 每 组 | 线圈 每 联 | 并 联 线圈 ARB 
3 功率 | 定子 | 定子 | 绕组 | 转子 | 转子 | 绕组 | ZZ, | 潜 包 | 并 绕 | 绕组 形式 | S | 圈 数 | 组 数 看 数 路 数 | 所 在 漆包线 径 |3 并 绕 | 绕组 形式 | 节 距 | Ta 
[kW | 电压 | 电流 | 联结 | 电压 | 电流 | 联结 线 径 | 根 数 S | u a | 2 | 页 码 | mm 二 | 根 数 y Am 
/V | /A | 方式 | /V | /A | 方式 /mm| n E n 
YR132M1-4| 4 |380| 93 | A |230|11.5| Y | 36/24 | 0.8 | 1 | XUJÆZÆJ| 1-9 | 3 | 12 |120| 2 | 第 2 册 | 88 1.06 3 [BUZ] 1-6 
YR132M2-4 | 5.5 | 380 |126] A 1272|13 | y [3624 |095| 1 WEER] 1-9 | 3 | 12 | 74 | 2 | 第 2 册 | 88 5 A 双 层 看 式 | 1-6 
YR160M-4 | 7.5 1380 115.7| A |250|195] Y | 36/24 | 1.12| 1 XUZ] 1-9 | 3 | 12 | 74 | 2 | 第 2 册 | 88 2 XUŽÆJ| 1-6 
YR160L-4 11 [380122.5] A |276| 25 | Y |3624|095| 2 | 双 层 秋 式 | 1-9 | 3 | 12 | 52 | 2 | 第 2 册 | 88 1.18 3 [XUZŻÆ] 1-6 











YR180L-4 15 |380| 30 | A |278| 34 | Y |13624 |1.06| 2 XUZÆ | 1-11 — | — | 32 | 4 一 一 1.30 3 [DUŽ] 1-9 
1.40 4 | 双 层 芭 式 | 1-9 





























YR200L1-4 | 18.5 | 380 136.7| A 1247|47.5| Y | 48/36 | 1.18 | 1 | 双 层 闭 式 | 1-1 4 12 | 64 | 4 | 第 2 册 | 110 





2x5.6 | 1 | 双 层 敌 式 | 1-9 
1.40 4 DUŽE] 1-9 





YR200L2-4 | 22 | 380 |43.2| A |293| 47 | Y | 48/36 |1.30| 1 | XUŽÆ | 1-1 4 12 | 54 | 4 | 第 2 册 | 110 

















2.24x5.6| 1 | XUZ] 1-9 
1.25 6 [DUZ] 1-9 
YR225M2-4 | 30 | 380 157.6| A 1360151.5| Y | 48/36 | 1.25| 3 | 双 层 羞 式 | 1-1 4 |12| 22| 2 | 第 2 册 | 108 
2.5x5.6 | 1 | 双 层 闭 式 | 1-9 
1.40 8 | 双 层 释 式 | 1-9 


YR250M1-4 | 37 |380 |71.4| A |289| 79 | Y |4836|125| 2 | XUZ | 1-12 | 4 12 | 40 | 4 | 第 2 册 | 116 





2x5.6 | 2 |XUZÆJ] 1-9 
1.40 8 | 双 层 释 式 | 1-12 





YR250M2-4 | 45 | 380 |85.9| A |340| 81 Y | 48/36 | 1.12 | 3 WJesaK | 1-12 | 4 12 | 34 4 | 第 2 册 | 116 
2x5.6 2 | 双 


yil 
in 
> 
= 





° 6ET ° 





1.40 7 | 双 


mI 
m 
>= 
已 








138 














YR280S-4 55 | 380 |103.8| A |485| 70 | Y | 6048 |1.50| 2 | 双 层 老式 | 1-141 5 | 12 | 26 | 4 
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基本 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
序 w: 定子 转子 定 / 转 | REN 四 i ,| 绕组 图 索引 线 规 
=S 型 = 额定 T ñ w A 子 模 数 线圈 每 组 线圈 每 联 并 联 N - 线圈 每 
功率 | 定子 | 定子 绕组 转子 | 转子 绕组 zz, | 漆 包 并 绕 绕组 形式 | 节 距 | 圈 数 | 组 数 币 数 路 数 所 在 漆包线 径 并 绕 | 绕 组 形式 | AY] 站 
/kW | 电压 | 电流 | 联结 | 电压 | 电流 | 联结 线 径 | 根 数 y| S | u a | 分 册 页 码 | mm 根 数 y| 
/V | /A | 方式 | /V | /A | 方式 /mm | n i n 
140l 1 I 1.40 7 Watak | 1-12 
12| YR280M-4 | 75 380|140 | A |354|128| Y |6048| zol 2 双 层 去 式 |1-14| 5 | 12 | 18 | 4 | 第 2 册 | 138 
; 2x5 2 (XUZ | 1-12 
13| YR132M1-6| 3 |380] 82 | A 120/95] y |48/36 | 1.0 | 1 UZS] 1-8 > 46 | 1 | 第 2 册 | 182 | 10 | 3 UZR] 1-6 
14| YR132M2-6 | 4 |380110.7| A 1230| 11 | Y | 48/36 | 0.80 | 1 | 双 层 徐 式 | 1-8 x 7 70 | 2 | 第 2 册 | 184 0.95 2 | 双 层 公式 | 1-6 
15|YR160M-6 | 5.5 | 380 113.4| A |244|145] Y | 48/36 | 1.0 | 1 | 双 层 闭 式 | 1-8 — r: 66 | 2 | 第 2 册 | 184 1.06 2 | 双 层 公式 | 1-6 
16| YR160L-6 | 7.5 |380|179| A |266| 18 | Y |48/36 |1.18| 1 | 双 层 闭 式 | 1-8 ;> 12 50 | 2 | 第 2 册 | 184 1.18 2 | 双 层 公式 | 1-6 
17| YR180L-6 11 |380|123.6| A 1310122.5| Y | 54/36 | 1.25| 1 | 双 层 释 式 | 1-9 | 3 |18 | 38 | 2 | 第 2 有 册 | 194 1.0 4 | 双 层 公式 | 1-6 
06| 1 ” ne ; 双 层 合式 | 1-6 
18| YR200L1-6 | 15 |380|31.8| A | 198| 48 | Y |5436 11] 1 双 层 去 式 | 1-9 | 3 |18 | 34 | 2 | 第 2 册 | 194 
2.24x5.6| 1 | XUŽÆJ] 1-6 
igla 1.25 8 |WJšeatsk l 1-6 
19| YR225M1-6 | 18.5 | 380 | 38.3] A | 187162.5| Y | 5436|125| 1 MWM 1-9 | 3 |18 |36 | 2 | 第 2 册 | 194 
2.8x6.3 | 1 | 双 层 靶 式 | 1-6 
| 1.25 8 WEN] 1-6 
20| YR225M2-6 | 22 |380| 45 | A |224| 61 | Y |5436] 120] 1 双 层 羞 式 | 1-9 | 3 |18 | 30 | 2 | 第 2 册 | 194 
š 28x63 | 1 | DUŽÆJ] 1-6 
izl 3 1.40 7 | 双 层 释 式 | 1-8 
21|YR250M1-6 | 30 | 380 |60.4| A |282| 66 | Y | 72/48 18| 1 IUZÆ | 1-12| 4 | 18 | 18 | 2 | 第 2 册 | 246 
2.24x5.6| 2 WJ] 1-8 
I 130 | 3 [UER] 1-8 
22| YR250M2-6 | 37 | 380 | 739] A |331] 69 | Y | 72/48 |1.40| 3 WJ | 1-12 | 4 | 18 | 16 | 2 | 第 2 册 | 246 š 


























2.24x5.6| 2 | 双 层 至 式 | 1-8 
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n 10 Ñ WAR] 1-8 | 12 
23 | YR280S-6 45 | 380 | 87.9 362 | 76 72/48 | ] 50 JUZI] 1-12| 4 | 18 | 14 第 2 册 | 222 i 
2.5x5.6 | 2 | 双 层 老式 | 1-8 | 6 
iso 1.40 9 XUZ] 1-8 | 12 
24| YR280M-6 | 55 |380 |106.9 423 | 80 72/48 160 JUZ] 1-12 | 4 | 18 | 12 第 2 册 | 222 
: 2.5x5.6 | 2 | 双 层 老式 | 1-8 | 6 
25| YR160M-8 4 |380 [10.7 216 | 12 48/36 | 0.9 JUZI] 1-6 | 2 | 24 | 92 第 2 册 | 244 0.95 2 | WK] 1-5 | 42 
26| YR160L-8 5.5 | 380 | 14.2 230 | 15.5 48/36 | 1.0 MWM] 1-6 | 2 | 24 | 70 第 2 册 | 244 1.06 2 | WJ | 1-5 | 34 
1.06 = uz E H 1.25 1 = = K 
27| YR180L-8 7.5 | 380 | 18.4 255 | 19 54/36 | 112 双 层 羞 式 | 1-7 | 2 | 24 | 28 名 2 册 | 254 130 Í XUZ] 1-5 | 34 
Paa D: I WEZ] 1-5 | 16 
28| YR200L1-8 | 11 |380 | 26.6 152 | 46 54/36 | 0.95 双 层 释 式 | 1-7 > | 18 44 第 2 册 | 256 : 
2.2 x 5.6 XUZ] 1-5 | 8 
1.25 8 | 双 层 释 式 | 1-5 | 16 
29| YR225M1-8 | 15 | 380 | 34.5 169 | 56 54/36 | 1.12 XUZ] 1-7 > | 18 | 40 第 2 册 | 256 
2.8 x 6.3 W) K| 1-5 | 8 
š i 1.25 8 XUZ] 1-5 | 16 
30| YR225M2-8 | 18.5 | 380 | 42.1 211 | 54 54/36 | 1.30 XUZ] 1-7 > | 18 | 32 第 2 册 | 256 
2.8 x 6.3 DUZÆ| 1-5 | 8 
5 r 1.40 7 XUZ] 1-6 | 12 
31| YR250M1-8 | 22 | 380 | 48.7 210 | 65.5 72/48 | 1.40 XUZ] 1-9 > | 18 | 48 第 2 册 | 272 
2.24x5 | 2 [XUZ] 1-6 | 6 
1.40 7 XUZ] 1-6 | 12 
32|YR250M2-8 | 30 | 380 | 66.1 270 | 69 72/48 | 1.12 XUZ] 1-9 | 3 | 24 | 74 第 2 册 | 274 
224x5 | 2 [XUZ] 1-6 | 6 
1.40 9 [XUZ] 1-6 | 12 
33| YR280S-8 37 | 380 | 78.2 281 |81.5 72/48 | 1.0 双 层 羞 式 | 1-9 | 3 | 24 | 36 第 2 册 | 272 
2.5x5.6 | 2 | XUZ] 1-6 | 6 
10 | + [uaa] 16] 12 
34| YR280M-8 | 45 |380 | 92.9 359| 76 72/48 | 1.4 AMV] 1-9 | 3 | 24 | 28 第 2 册 | 272 
2.5x5.6 | 2 | 双 层 老式 | 1-6 | 6 
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— zsh sZ p= k IE = ~ 米 
表 A-11 YX 系列 高 效率 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
I 线 规 . i YAN 绕组 图 索引 
序号 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 阶 广 一 线圈 节 距 每 组 | 线圈 每 联 并 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 极 数 | 子 槽 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | RE | 并 绕 | 绕组 形式 | ° y 圈 数 | 组 数 币 数 路 数 I 
W| /v | /A | 方式 Z/Z, | /mm |/mm |/mm|/mm| 线 径 | 根 数 + 5 u a | 所 在 分 册 页 码 
/mm n 
1 |YXI00L-2 | 3 |380| 59|1Y| 2 |2420|115| 84 |155|0.4| 0.85 2 | 单 层 同心 式 ar 2 6 38 1 第 1 100 
1-18 
2 |YXII2M-2 | 4 |3800| 77|1A| 2 |36/28 |130| 98 |175|045] 1.18 1 | 单 层 同心 式 3-17 3 6 37 1 第 1 104 
3-16 
1.0 1 
3 |YX132S1-2| 5.5 | 380 |10.6|1 A| 2 |36/28 | 110 | 116 | 210 | 0.55 oe 1 | 单 层 同 心 式 2-17 3 6 34 1 第 1 104 
i 3-16 
1-18 
4 |YX132S2-2| 7.5 | 380 |14.3|1 A| 2 | 3628 | 145 | 116 | 210 | 0.55 .18 2 | 单 层 同心 式 2-17 3 6 26 1 第 1 104 
3-16 
1-18 
5 |YX160M1-2| 11 | 380 |20.9|1 A| 2 |36/28 | 150 | 150 | 260 | 0.65 .25 3 | 单 层 同心 式 2-17 3 6 20 1 第 1 104 
3-16 
18 | 2 1 
6 |YX160M2-2| 15 |380 |27.8|1 A| 2 |36/28 | 190 | 150 | 260 | 0.65 了 2 | 单 层 同 心 式 2-17 3 6 16 1 第 1 104 
3-16 
1-18 
7 |YX160L-2 |18.5| 380 |34.3|1 A| 2 |3628 |215 | 150 | 260 10.65| 13 4 | 单 层 同心 式 2-17 3 6 14 1 第 1 104 
3-16 
8 |YX180M-2 | 22 | 380 |40.1|2 A| 2 |36/28 | 205 | 160 | 290 | 0.8 和 双 层 靶 式 1-14 6 6 28 2 第 2 46 
9 |YX200L1-2| 30 |380 |545|2 A| 2 |36/28 | 200 | 182 |327 | 1.0 1.4 3 DÆ 1-14 6 6 28 2 第 2 46 
10 |YX200L2-2| 37 |380| 67 |12A| 2 |36⁄28 | 235 | 182 | 327 | 1.0 i3 4 WJ] sÀ 1-14 6 6 24 2 第 2 46 
11 |YX225M-2 | 45 | 380 |80.8|2 A| 2 |3628 | 220 | 210 | 368 | 1.1 1.4 5 WJ sÀ 1-14 6 6 20 2 第 2 46 
12 |YX250M-2 | 55 | 380 |9%97|2 和 | 2 | 4234 | 240 | 225 | 400 | 1.2 x= 1-17 7 | 6 | 16 | :| 第 2 54 

































































° EPT ° 























































































































13 |YX280S-2 | 75 |380 |136|2 A 42/34 | 245 | 255 | 445 | 1.5 i5 DUZA 1-16 16 第 2 52 
14 |YX280M-2 | 90 | 380 | 163 |2 A 42/34 | 275 | 255 | 445 | 1.5 i WEAR 1-16 12 第 2 52 
ER 209210) 2 
15 |YX100L1-4 | 2.2 |380 | 4.7 | 1Y 36/32 | 135 | 98 | 155 | 0.3 1.18 单 层 交叉 式 1 (11-18) 35 第 2 150 
Eee [2 (129 28101) =e 
16 |YX100L2-4| 3 |380| 64 | 1Y 36/32 | 160 | 98 | 155 | 0.3 1.3 单 层 交叉 式 1 (11-18) 29 第 1 150 
Eras =a [2 (1:29 2=10:) 二 
17 |YX112M-4 | 4 |380 | 83 11A 36/32 | 160 | 110 | 175 | 0.3 1.25 单 层 交叉 式 1 (11218) 46 第 1 150 
18 |YX132S-4 | 55 |380|11.2|1 A 36/32 | 145 | 136 | 210 | 04 | 19 单 层 交叉 式 |2(1-9.2-10) 40 第 1 150 
0.86 1 (11-18) 
a =s, 2120 210) i 
19 |YX132M-4 | 7.5 | 380 |14.8| 1 A 36/32 | 180 | 136 | 210 | 0.4 | 1.18 单 层 交叉 式 i (C11-18) 32 第 1 150 
20 |YX160M-4 | 11 |380 |20.9| 1 A 48/44 | 175 | 170 | 260 | 0.5 ye 单 层 链 式 1-1 20 — 一 
21 |YX160L-4 | 15 |380 |28.5|1 A 48/44 | 215 | 170 | 260 | 0.5 单 层 链 式 1-1 16 一 一 
22 |YXI80M-4 | 18.5| 380 |35.2| 4 A 48/44 | 220 | 187 | 290 | 0.55| 0.95 DUZA f=1 60 第 2 110 
23 |YX180L-4 | 22 | 380 |41.7| 4 A 48/44 | 250 | 187 | 290 | 0.55 Da IAR 1-1 52 第 2 110 
24 |YX200L-4 | 30 |380| 56 |2 AÁ 48/44 | 250 | 210 | 327 | 0.65 1.4 双 层 释 式 1-1 26 第 2 108 
25 |YX225S-4 | 37 | 380 |689|4 A 48/44 | 235 | 245 | 368 | 0.7 下 双 层 释 式 1-12 42 第 2 116 
26 |YX225M-4 | 45 | 380 |83.5]4 A 48/44 | 260 | 245 | 368 | 0.7 1.5 UZA 1-12 38 第 2 116 
27 | YX250M-4 | 55 | 380 | 100 |4 À 48/44 | 260 | 260 | 400 | 0.8 et WAR 1-12 34 第 2 116 
28 |YX280S-4 | 75 |380 |137|4A 60/50 | 290 | 300 | 445 | 09 | 130 IRN 1-14 24 第 2 138 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
aa IPP PN 2 i "b. 线 规 . POA 绕组 图 索引 
序号 二 地 | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 际 线圈 节 距 每 组 | 线圈 每 联 并 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 极 数 | 子 槽 数 | 长度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | ga | 并 线 | 绕组 形式 | 7 圈 数 | 组 数 E% 路 数 
kW] | /A | 方式 Z,/Z, | /mm | /mm |/mm |/mm| 线 径 | 根 数 š S u a | 所 在 分 册 页 码 
/mm n 

YX280M-4 | 90 |380|162|4 A | 4 | 60/50 | 345 | 300 | 445 | 0.9 s x WJ Ç 1-14 5 2 20 4 第 2 138 
YX100L-6 | 1.5 |38013.8 | 1Y | 6 13633 |115 | 105 | 155 | 0.25| 0.95 1 单 层 链 式 1-6 8 50 1 第 1 册 18 
YX112M-6 | 2.2 | 380 | 53 | 1Y | 6 | 36/33 | 130 | 120 | 175 | 0.3 1.18 1 单 层 链 式 1-6 8 41 1 第 1 18 
YX132S-6 | 3 |380| 69 | 1y | 6 | 36/33 | 125 | 148 | 210 | 0.35 s. | 单 层 链 式 1-6 8 35 1 第 1 18 
YX132M1-6| 4 |380| 9 |1 A| 6 |36/33|150|148|210|0.35| 0.85 2 单 层 链 式 1-6 8 49 1 第 1 18 
YX132M2-6| 5.5 | 380 |12.1|1 A| 6 |36/33 | 195 |148|210|0.35| 0.95 2 单 层 链 式 1-6 8 38 1 第 1 18 
YX160M-6 | 75 |380| 16 |1A| 6 15444|165|18o |260| 04] 125 单 层 交叉 式 |219、210 2 | 9 | 24 | 1 | gi 158 

1.30 1 (11-18) 9 
YX160L-6 | 11 |38023411 A| 6 |5444 |220 |180 |260] 04] 18 | 2 [ym e 209.2) 2 | 9 | is | 1| 第 1 158 

1.25 1 1 (11-18) 9 
YX180L-6 | 15 |380 |30.7|3 A| 6 | 72/58 | 235 | 205 | 290 | 0.45| 0.95 2 DUŽI 1-12 4 8 48 3 第 2 224 
YX200L1-6 | 18.5 | 380 |36.9|2 A | 6 | 72/58 | 215 | 230 | 327 | 0.5 I. a 双 层 车 式 1-12 4 8 24 2 第 2 222 
YX200L2-6 | 22 | 380 4322 A| 6 | 72/58 | 225 | 230 | 327 | 0.5 E l WJ Ç 1-12 4 8 22 2 第 2 222 
YX225M-6 | 30 | 380 |57.7|3 A| 6 | 72/58 | 240 | 260 | 368 | 0.5 x. x UZA 1-12 4 8 28 3 第 2 册 224 
YX250M-6 | 37 |380 | 70 |3 A| 6 | 72/58 | 235 | 285 | 400 | 0.55 25 3 DUŽI 1-12 4 8 30 3 第 2 册 224 
YX280S-6 | 45 |380| 84 |3 A | 6 | 72/58 | 235 | 325 | 445 | 0.65 — i 双 层 县 式 1-12 4 8 24 3 第 2 224 
YX280M-6 | 55 |380 |102|3 A| 6 | 72/58 | 280 | 325 | 445 | 0.65 a A 双 层 县 式 1-12 4 8 20 3 第 2 224 






























































表 A-12 YLJ 系列 (IP21) 三 相 实 心 钢 转子 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 | 型 号 绕组 | 定子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 区 RNE IS — 
极 数 | 联结 | 槽 数 | 长 度 | 内径 | 外 径 | 长 度 漆包线 外 径 | 并 绕 根 数 绕组 形式 p BEKE 32 w u p 
方式 1 /mm | /mm | /mm | /mm m A 所 在 分 册 页 人 码 
YLJ63-0.5-4 4 Y 24 8 |5.8|9.6|02 ; 让 层 链 -6 250 第 1 册 8 
YLJ71-1-4 4 Y 24 8 |67 | N | 02 ; 站 层 链 -6 197 第 1 8 
YLJ80-2-4 4 Y 24 8 |75 | 12 | 02 ; 让 层 链 -6 154 第 1 册 8 
YLJ80-3-4 4 Y 24 | 12 |75 |12 | 02 : =k yÑ -6 142 第 1 8 
YLJ90S-3-4 4 Y 24 9 8 | 13 -6 128 第 1 8 
YLJ90L-4-4 4 Y 24 |12 | 8 | 13 -6 100 第 1 8 
YLJ100L-5-4 4 y 36 |10.5| 9.8 |15.5 a ) 70 第 1 150 
YLJ112M-6-4 4 Y 36 | 12 | 11 |17.5 -9 61 一 一 
YLJI12M-10-4 | 4 Y 36 |13.5| 11 |17.5 -9 49 一 一 
YLJ132M-6-4 4 Y 36 |11.5|13 | 21 -9 45 一 一 
YLJ132M-25-4 | 4 Y 36 |11.5|13 | 21 -9 38 一 一 
YLJ132M-40-4 | 4 36 | 16 |13.6| 21 -9 28 — — 
YLJ160L-60-4 | 4 Y 36 |195| 17 | 26 -9 45 2 — — 
YLJ60-80-4 4 36 |19.5| 17 | 26 -9 39 2 — — 
YLJ160L-100-4 | 4 Y 36 |195| 17 | 26 -9 35 2 — — 
YLJ90S-4-6 6 36 | 10 |86 | 13 -5 95 1 一 一 
YLJ90L-5-6 6 36 |125| 8.6 | 13 | 02 0.63 1 单 层 链 式 -6 82 1 第 1 册 18 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 | ma 绕组 | 定子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | AR 线 规 i |. E RARR 
极 数 | 联结 | 模 数 E | 内 径 | 外 径 | 长 度 eaaa 并 绕 根 数 | 绕组 形式 | r kmg US 
Jy | |/mm | /mm | mm | mm min f 所 在 分 册 页 人 码 

18 | YLJ100L-6-6 6 Y 36 |13.5 | 10.6 117.5| 0.3 0.67 1 单 层 链 式 -6 72 1 第 1 18 
19 |YLJ112M-10-6 | 6 Y 36 11 | 12 |17.5| 0.3 0.85 1 单 层 链 式 -6 66 1 第 1 18 
20 | YLJI32M16-6 | 6 Y 36 | 14 |148| 21 | 0.35 1.06 l 单 层 链 式 -6 52 1 第 1 18 
21 |YLJ132M25-6 | 6 Y 36 | 15 |14.8| 21 | 0.4 1.18 1 单 层 链 式 -6 42 1 第 1 18 
22 |YLJ132M-40-6 | 6 Y 36 | 14 |148| 21 -6 44 2 第 1 20 
23 |YLJ160L-60-6 | 6 Y 36 |19.5| 18 | 26 -6 55 2 第 1 20 
24 | YLJ160-80-6 6 Y 36 |195]| 18 | 26 -6 48 2 第 1 20 
25 | YLJ63-0.5-8 8 Y 24 8 | 5.8 | 9.6 -4 317 1 第 1 26 
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表 A-13 YEP 系列 “IP44〉 旁 磁 制 动 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
基本 数据 定子 绕组 数据 
È An 定 / 转 子 线 规 2 em m 绕组 图 索引 
F5 型 号 额定 | 额定 | 额定 PEA H% 模 数 一 -一 每 ¿bh 并 联 
功率 | 电压 | 电流 |， aa | G | ma | zza | Ba | 并 绕 | 绕组 形式 | ARPE aa | a ael 
kW| /v | /A i 线 径 “| 根 数 2» S u a | 所 在 分 册 | 页 码 
/mm n 
YEP801-4 |0.55| 380 | 2.2 | 1420 68 0.56 24/22 `. 单 层 链 式 -6 1 12 128 1 | 第 1 8 
YEP802-4 |075|380 | 27 | 1420 | 70 0.6 2422 | 036 单 层 链 式 -6 1 12 103 | 1 | 第 1 8 
YEP90S-4 | 1.1 |380| 3.5 | 1420 | 75 064 | 2422 | S3 单 层 链 式 -6 1 12 81 1 | 第 1 8 
YEP90L-4 1.5 | 380 | 4.6 | 1420 76 0.65 24/22 e 单 层 链 式 -6 1 12 63 1 | 第 1 8 
YEP100L1-4 | 2.2 | 380 | 6.2 | 1420 79 0.68 36/32 | 071 | 2 | 单 层 交叉 式 了 w i ° 41 1 | 第 1 150 
YEP100L24| 3 | 380 | 83 | 1430 | 86 | 069 | 3632 | 118 | 1 | 单 层 交 双 式 039 3 ° 31 | 1 | 1 150 
YEP112M-4 | 4 | 380 |10.7| 1440 81 0.7 36/32 | 116 | 1 | 单 层 交 叉 式 aa e 1 2 44 1 | 第 1 150 
YEP132M-4 | 5.5 | 380 | 144| 1460 | 86 o7 | 3632 | 106 | 2 [armor EI zo] ? ° 3 | 1| 第 1 150 
0.90 Hp |2(1-10. 2-9) 2 6 二 
YEP132S-4 | 7.5 | 380 | 18.9| 1460 85 0.71 36/32 095 单 层 同心 式 | ig) Z 47 1 | 第 1 150 
YEP160M-4 | 11 | 380 | 26.7| 1470 87 0.72 36/32 13 单 层 交叉 式 _ ay —< > 56 2 | 第 1 150 
YEP90S-6 |0.75| 380 | 3.9 940 68 0.58 36/32 0.67 单 层 链 式 1-6 1 18 77 1 | 第 1 18 
YEP90L-6 1.1 | 380 | 3.9 940 70 0.61 36/32 0.75 单 层 链 式 1-6 1 18 60 1 | 第 1 18 
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基本 数据 定子 绕组 数据 
we 

序号。 ms ¿s| sc ge | 2a "pP: a| mume 

= 额定 | 额定 | 搞定 Y Dh R TH iy [二 FZ = 并 联 

功率 | 电压 | 电流 | 所 速 | AE | ma | 2 | a | 并 绕 | 绕组 形式 | FERE | 圈 数 | 组 数 | 每 联 配 数 | 路 数 

[K N | A / (r/min) (%) 因数 RE FS y ç 
W 线 径 | 根 数 u a | 所 在 分 册 | 页 码 
/mm n 

YEP100L-6 | 1.5 | 380 | 4.8 940 73 0.65 36/33 0.85 单 层 链 式 -6 1 18 53 1 第 1 18 
YEP112M-6 | 2.2 | 380 | 6.8 960 75 0.66 36/33 1.06 单 层 链 式 -6 1 18 44 1 | 第 1 18 
YEP132S-6 3 |380 | 8.8 960 77 0.67 36/33 Po 单 层 链 式 -6 1 18 38 1 | 1 18 
YEP132M1-6| 4 | 380 | 11.3] 960 79 0.68 36/33 1.06 单 层 链 式 -6 1 18 52 1 $i 18 
YEP132M2-6| 5.5 | 380 | 15 970 81 0.69 36/33 1.25 单 层 链 式 -6 1 18 42 1 | 第 1 18 
YEP160M-6 | 7.5 | 380 | 19.6| 960 83 0.7 36/26 LL 2 | 单 层 链 式 -6 1 18 38 1 | 第 1 18 
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表 A-14 YA 系列 低压 增 安 型 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 




























































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
= 线 规 绕组 网 索引 
已 | 型 号 额定 | 绕组 | 交谈 | 切记 定 /转子 | 铁 心 | 铁心 | 铁心 | 气 陈 | T ajai 每 组 | 线圈 | ,py 

9 功率 | 联结 | AOE I | 极 数 ， 禄 数 。 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 深 包 | 并 绕 | 。 绕组 形式 SEEE 。 J 3k aspa pm 

/kW | 方式 ° Z/Z, |/mm|/mm |/mm | mm | 线 径 | 根 数 } S u a ¿ 册 页 但 
/mm n 

=s aso s S delb 2245. 32343] -3 3 
1 | YA-160M-2 | 11 | A |875 |0.90| 2 | 3026 |155|150|260|0.65| 125 | 3 对 同心 交叉 式 | 2 (4730 18-29) | 2 | 3 |26 1 j 1) 176 

1.18 2 ll 2215. 3:14 3 3 AS SUR 
2 | YA-160L-2 | 15 A |885 1090 | 2 30/26 | 195 | 150 | 260 | 0.65 | 125 2 FEO XI 2 (17230. 18-29 ) > 3 | 21 1 | 第 1 册 | 176 
3 |YA-180M-2 | 18.5| A | 3885 |0.91| 2 36/28 | 185 | 160 | 290 | 0.80 1 DUZA 1-14 6 6 | 36 | 2 | 第 2 册 | 46 
4 | YA-200L1-2| 22 A | 88.5 |091| 2 36/28 |180| 182 | 327 | 1.0 1 I DUZAN 1-14 6 6 | 34 | 2 | 第 2 册 | 46 
5 |YA-200L2.2| 30 | A | 89.5 |091| 2 | 3628 |210| 182 | 327 | 1.0 1: — IUZAR 1-14 6 | 6 |28 | 2 | 第 2 册 | 46 
6 |YA-225M-2 | 37 A |90.5 |091| 2 36/28 |210| 210 | 368 | 1.10 | 1.30 4 HUZA 1-14 6 6 13 | 2 | 第 2 册 | 46 
7 |YA-250M-2 | 45 A |905 |091| 2 3628 | 195 | 225 | 400 | 1.20 | 1.40 5 DUZA 1-14 6 6 12 | 2 | 第 2 册 | 46 
8 |YA-315S-2 | 90 A |93.5 |0.89| 2 | 4840 |290| 300 | 520 | 1.80 | 1.50 12 WJ: sÇ 1-18 8 6 6 2 | 第 2 册 | 60 
9 | YA-315M-2 | 110 | A 94 |089| 2 48/40 |340 | 300 | 520 | 1.80 | 1.50 14 DUZA 1-18 8 6 5 2 | 第 2 册 | 60 
10| YA-315L-2 | 132| A | 94.5 | 0.89| 2 | 48/40 | 380| 300 | 520|1.80| 1.50 16 WJ: sÇ 1-18 8 6 |45| 2 | 第 2 册 | 60 
11 | YA-225S1-2| 160 | A 95 |0.90| 2 48/40 |300 | 327 | 590 | 2.20 | 1.50 | 23 DUZAN 1-18 8 6 |45| 2 | 第 2 册 | 60 
12| YA-315S2-2| 185| A 95 |090 | 2 | 4840 |340 |327 |590 |2.20| 1.50 | 26 HZA 1-18 8 6 4 2 | 第 2 册 | 60 
13| YA-355M1-2| 200| A | 95.5 | 0.90| 2 48/40 |400 | 327 | 590 | 2.20 | 1.50 | 29 DUZA 1-18 8 6 |35| 2 | 第 2 册 | 60 
14| YA-355M2-2 | 220 | A | 95.5 | 0.90 | 2 | 48/40 |440|327 | 590 |2.20| 1.50 | 29 DUZAN 1-18 8 6 |35| 2 | 第 2 册 | 60 
15| YA-355L-2 | 250| A | 95.5 | 0.90| 2 48/40 | 500 | 327 | 590 | 2.20 | 1.50 35 DUZA 1-18 8 6 3 2 | 第 2 册 | 60 
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( 续 ) 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

序 ja I I ! 线 规 . ,| 绕组 图 索引 

功率 | 联结 (0%) | 因数 极 数 | 槽 数 KEKE MIKE 漆 包 | 并 线 绕组 形式 Q 圈 数 | 组 数 T% 路 数 

IKW | 方式 Ë Z/Z |/mm|/mm |/mm | /mm | 线 径 | 根 数 » S u a A 页 码 

/mm n 

6|YA-160M-4| 11 | A | 88 |084 4 | 36/26 |155|170|260|050| 130 | 2 单 层 交 叉 式 a ° 29 | 1 | 第 1 册 | 150 
7|YA-160L-4 | 15 | A | 8851085 4 | 3626 |195|170 |260 |0.50| 1.18 | 3 单 层 交 叉 式 — x 6 23 | 1 | 第 1 册 | 150 
8| YA-180L-4 |18.5| A | 9051] 087] 4 | 48/44 |220| 180 |290 | 0.55 — I WJ: sÇ 1-11 4 12 | 32 | 2 | 第 2 册 |108 
9|jYA-200L4 | 22 | A | 92 |086| 4 | 4844 |230| 210 |327 | 0.65 s: | IUA 1-11 4 | 12 | 28 | 2 | 第 2 册 | 108 
20|YA-225S-4 | 30 | A | 912 |0.87| 4 | 48/44 |200|245 |368 |0.70| 1.18 2 WJ: sÇ 1-12 4 12 | 25 | 4 | 第 2 册 | 116 
21|YA-225M-4| 37 | A | 915 |o88] 4 | 4844 |235| 245 | 368 | 0.70 | —< 双 层 看 式 1-12 4 | 12 | u | 2 | 第 2 册 | 114 
22| YA-250M-4 | 45 A 92 |0.88| 4 | 48/44 |240 | 260 | 400 |0.80| 1.40 2 DUZA 1:12 4 12 | 21 | 4 | 第 2 册 | 116 
23|YA-315S-4 | 90 | A | 93 |089| 4 | 72/64 |290| 350 | 520 | 120 a I JUZA 1-16 6 | 12 | 10 | 4 | 第 2 册 | 144 
24| YA-315M-4 | 110 | A | 93.5 |0.89| 4 | 72/64 |380|350 |520 | 1.20 a ; WJ: sÇ 1-16 6 12 | 8.5 | 4 | 第 2 册 | 144 
25|YA-315L-4 | 132 | A | 945 |089| 4 | 72/64 |420| 350 | 520 | 120 人 IUZAR 1-16 6 | 12 |75| 4 | 第 2 册 | 144 
26| YA-355S1-4| 160 | A | 94.5 | 0.89| 4 | 72/64 |340 |380 | 590 |1.50| 1.50 10 DUZAN 1-16 6 |12 |75| 4 | 第 2 册 | 144 
27|YA-355S2-4| 185 | A 95 |0.89| 4 | 72/64 |420|380|590|1.50| 1.50 12 DUZA 1-16 6 12 | 6.5 | 4 | 第 2 册 | 144 
28 | YA-355M1-4| 200 | A 95 | 0.89] 4 | 72/64 |450 |380 |590 | 1.50 | 1.50 13 DUZA 1-16 6 12 | 6 4 | 第 2 册 | 144 
29 | YA-355M2-4| 220 | A | 95.5 10.89| 4 | 72/64 |520|380 | 590 |1.50 | 1.50 14 DUZA 1-16 6 12 | 5.5 | 4 | 第 2 册 | 144 























































































































。TSZ。 


30| YA-355L-4 | 250 95.5 | 0.89 72/64 | 590 | 380 | 590 | 1.50 | 1.50 双 1-16 5 144 
31| YA-160M-6 | 7.5 87 | 0.77 36/33 | 145 | 180 | 260 | 0.45 | 1.12 双 -0 38 162 
32| YA-160L-6 | 11 89.5 | 0.81 36/33 | 195 | 180 | 260 | 0.45 | 0.95 双 -0 28 162 
33| YA-180L-6 | 15 89.5 | 0.81 54/44 | 200 | 205 | 290 | 0.50 | 1.58 双 -9 34 194 
34| YA-200L1-6| 18.5 89.8 | 0.83 54/44 | 195 | 230 | 327 | 0.50 o 双 -9 32 194 
35| YA-200L2-6| 22 90.2 | 0.83 54/44 |230 | 230 | 327 | 0.50 | 1.33 双 -9 28 194 
36| YA-225M-6 | 30 90.2 | 0.84 54/44 | 200 | 260 | 368 194 
37| YA-250M-6 | 37 90.8 | 0.86 72/58 |225 | 285 | 400 | 224 
38| YA-160M1-8| 4 84 | 0.72 48/44 |110| 180 | 260 242 
39 | YA-160M2-8 | 5.5 85 | 0.74 48/44 |145| 180 | 260 242 
40| YA-160L-8 | 7.5 86 | 0.75 48/44 |195| 180 | 260 242 
41| YA-180L-8 | 11 86.5 | 0.76 54/58 |200 | 205 | 290 -| 256 
42| YA-200L-8 | 15 88 | 0.76 54/50 | 190 | 230 | 327 t| 256 
43 | YA-225S-8 | 18.5 89.5 | 0.76 54/50 |165 | 260 | 368 ‘| 256 
44| YA-225M-8 | 22 90 | 0.78 54/50 | 200 | 260 | 368 256 
45| YA-250M-8 | 30 90.5 | 0.80 72/58 |240 | 285 | 400 272 
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K A-15 YB 系列 低压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 









































































































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
绕组 图 索引 
序号 | 型 号 “| 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | ， aus: 每 组 | 线圈 | 并联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 - eim "ui 2 EN 
/kW| /v | /A | 方式 2 S | u a | 所 在 分 册 | 页 码 
YB801-2 |075|380 |18| y l2 2(1-9, 2-10) 2|131n 1| 第 1 册 |」| 142 
(11-18) 1 | 3 
YB802-2 | 14 | 380 | 25 2 22:2-10) 2 3 o| a | 第 1 册 | 142 
(11-18) 1 | 3 
YB90S-2 | Ls | 380 | 3⁄4 2 2(1-9, 2-10) 2 3 faa | gim | 142 
(11-18) 1 | 3 
YB90L-2 | 22 | 380 | 47 2 2(1-9、2-10) 2|13|sg|1 | 第 1 册 | 142 
(11-18) 1 |3 
YB100L-2 | 3.0 | 380 | 64 2 2|6|40|11| 第 1 册 | 100 
3 (1-16, 2-15, 3-14)| 3 | 3 a 
YB112M-2 | 40 | 380| 82 | A l2 ` | 13 | “pa 
3 (116、2-15、3-14)| 3 | 3 EP 
YB13281-2 | 55 | 380 | H | A | 2 | 
3 (1-16, 2-15, 3-14)| 3 | 3 m 
YB13282-2 | 7.5 | 380 115 | a | 2 I 5 s [5:53 y S | 
2 3 (1-16, 2-15, 3-14) | 3 | 3 aR 
YBI60M1-2| 11 | 380 218] A | 2 ; | 
2 3 (1-16, 2-15, 3-14)| 3 | 3 m 
YB160M2-2| 15 | 380 |294| a | 2 I | 
112 | 3 aaa |3 (1-16, 2-15, 3-14)| 3 Í 3 g 
ë Pñ E: ELTZE ` ` Z 
YB160L-2 | 18.5| 380 |35.5| A | 2 | 3026 |195| 150 |260| pig | > | 单 层 同心 交叉 式 2 (1730. 18-29 ) 3/3/19 1 |19 | 176 
YB180M-2 | 22 | 380 |422| A | 2 | 3628 |175| 160 | 290 e I IAR 1-14 6 l6 l16|1 | 第 ?2 册 | 44 
YB200L1-2 | 30 | 380 |56.9| A | 2 | 36/28 |180| 182 |327 e _ WJ sÇ 1-14 6 6 |28| 2 | 第 2 册 46 
YB200L2-2 | 37 | 380 |69.8| A | 2 | 3628 |210| 182 |327| 1.4 1 WJ sÇ 1-14 6 6 |24| 2 | 第 2 册 46 





° EST ° 























































































































15 | YB225M-2 | 45 | 380 | 83.9 36/28 |210 | 210 |368 | ] 50 DUZAN -14 6 | 6 |22 第 2 册 | 46 
16 |YB250M-2 | 55 | 380 |102.7 36/28 | 195 | 225 | 400 .4 DUZAN -14 6 | 6 |20 第 2 册 | 46 
17 | YB280S-2 双 层 羞 式 -16 7 |6|14 第 2 册 | 52 
18 | YB280M-2 DUZAN -16 7 | 6 | 12 第 2 册 | 52 
19 | YB315S-2 DUZA -18 8|6|°9 第 2 册 | 60 
20 | YB315M-2 双 层 老式 -18 8 |16|8 第 2 册 | 60 
21 |YB315L-2 DUZAN 1-18 8 | 6 | 14 第 2 册 | 60 
22 |YB801-4 和 层 链 式 1-6 1 | 12 |128 第 1 册 8 
23 | YB802-4 和 层 链 式 1-6 1 | 12 |103 第 1 册 8 
24 |YB90S-4 和 层 链 式 1-6 1 | 12 | 81 第 1 册 8 
25 | YB90L-4 1-6 1 | 12 | 63 第 1 册 8 
26 |YB100L1-4 单 ` I ° 41 第 1 册 | 150 
27 |YB100L2-4 单 I 31 第 1 册 | 150 
28 | YB112M-4 单 人 x ° 46 第 1 册 | 150 
29 | YB132S-4 单 x : 47 第 1 册 | 150 
30 |YB132M-4 | 7.5 | 380 | 15 36/32 | 160 | 136 | 210 | 1.06 单 层 交叉 式 — 1 2 35 第 1 册 | 150 
31 | YB160M-4 | 11 | 380 | 22.6 36/26 |155| 170 | 260 | 1.3 单 层 交叉 式 人 x x 56 第 1 册 | 150 
32 |YB160L-4 | 15 | 380 | 30.3 36/26 | 195 | 170 | 260 1. 单 层 交叉 式 x ° 22 第 1 册 | 150 











° PST ° 









































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
gpa | ¿s | ¿=s A 2 ` ` ` 线 规 ja Y Hy 绕组 图 索引 
序号 | 型 号 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 极 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 一 线圈 节 距 每 组 | 线圈 每 联 并 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 数 Rub | KE | 内 径 | 外 径 漆 包 并 绕 绕组 形式 An 4 圈 数 | 组 数 币 数 路 数 
/kW| /V | /A | 方式 Z/Z |/mm| /mm | mm | 线 径 | 根 数 š iS u a | 所 在 分 册 | 页 码 
/mm n 
YB180M-4 185 | 380 |35.9| A | 4 | 4844 |190| 187 |290 1.18 | 2 DUZA 1-11 4 |12 |32| 2 | 第 2 册 | 108 
YB180L-4 | 22 | 380 |42.5| A | 4 | 48444 |220| 187 |290| 13 2 双 层 县 式 1-11 4 |12]28] 2 | #2 | 108 
YB200L-4 | 30 | 380 |56.8| A | 4 | 48/44 | 230 | 210 | 327 o | UZA 1-11 4 |12|48| 4 | 第 2 册 | 110 
YB225S-4 | 37 | 380 |698| A | 4 | 48/44 |200] 245 |368| 1.25 | 2 UZA -12 4 |12]4 | 4 | 第 2 册 | 116 
YB225M-4 | 45 | 380 | 842 | A | 4 双 层 县 式 q2 4 |12 |40| 4 | 第 2 册 | 116 
YB250M-4 | 55 | 380 |102.5| A | 4 . UZA -12 4 |12 |36| 4 | 第 2 册 116 
YB280S-4 | 75 | 380 |139.5 A | 4 WJ sÇ -14 5 |12|26| 4 | 第 2 有 册 | 138 
YB280M-4 | 90 | 380 |164.3| A | 4 i VUZ -14 5 12 | 20 | 4 | 第 2 有 册 | 138 
YB315S-4 | 110 | 380 |200.8| A | 4 UZA 1-16 6 |12|17| 4 | #@2J | 144 
YB315M-4 | 132 | 380 |239.7| A | 4 双 层 县 式 1-16 6 |12|14] 4 | 第 2 册 | 144 
YB315L1-4 | 160 | 380 |289.1| A | 4 | 72/64 |420| 350 | 520 | 1.5 8 UZA 1-16 6 |12|12| 4 | 第 2 册 | 144 
0.67 | 1 ¿aps Z + ii 
YB90S-6 |0.75| 380 | 2.3 6 | 3633 |100| 86 |130| 075 1 单 层 链 式 1-6 1 |18|7 |] 1 第 1 JH 18 
067 | 1 Er z 
YB90L-6 1.1 | 380 | 3.2 6 | 3633 |125| 86 |130|1075 | 1 单 层 链 式 1-6 1 |18|6 11 第 1 册 18 
YB100L-6 | 1.5 | 380 | 4 6 | 3633 | 100 | 106 | 155 | 0.85 1 单 层 链 式 1-6 1 |18153 | 1 第 1 JF 18 
YB112M-6 | 2.2 | 380 | 5.6 6 | 3633 | 110 | 120 | 175 | 1.06 1 单 层 链 式 1-6 1 18 | 44 | 1 第 1 册 18 
0.85 | 1 a aea in 
YB132S-6 | 3.0 | 380 | 7.2 6 | 36/33 |110 [148 |210| čo | 1 单 层 链 式 1-6 1 |18138 1 1 第 1 册 


























































































































° SST ° 





49 | YB132M1-6 380 | 9.4 36/33 | 140 | 148 | 210 | 1.06 单 层 链 式 18 | 52 只 18 
50 |YB132M2-6 380 | 12.6 36/33 | 180 | 148 | 210 | 1.25 单 层 链 式 18 | 42 只 18 
51 | YB160M-6 380 | 17 36/33 |145| 180 | 260 | 1.12 单 层 链 式 18 | 38 只 18 
52 |YB160L-6 380 | 24.6 36/33 | 195 | 180 | 260 | 0.95 单 层 链 式 18 | 28 册 18 
53 | YB180L-6 380 | 31.6 54/44 | 200 | 205 | 290 | 1.5 DUZAN 18 | 34 册 | 194 
54 | YB200L1-6 380 | 37.7 54/44 | 195 | 230 |327 | PE UZA 18 | 32 明 | 194 
55 | YB200L2-6 UZA 18 | 28 W | 194 
56 | YB225M-6 DUZAN 18 | 26 W | 194 
57 | YB250M-6 DUZE 18 | 28 册 | 224 
58 | YB280S-6 DUZAN 18 | 26 W | 224 
59 | YB280M-6 双 层 羞 式 18 | 22 册 | 224 
60 | YB315S-6 DUZAN 18 | 38 W | 218 
61 | YB315M-6 380 [168.1 72/58 |340] 375 | s20 | 14 WAR 18 | 32 明 | 218 
62 |YB315L1-6 380 |204.4 72/58 |380] 375 | 520 | 140 UZAR 18 | 28 册 | 218 
63 |YB315L2-6 380 |245.2 72/58 | 450 | 375 | 520 | 1.5 DUZAN 18 | 24 W | 218 
64 | YB132S-8 380 | 5.8 48/44 | 110 | 148 | 210 | 1.12 单 层 链 式 24 | 38 册 | 28 
65 |YB132M-8 380 | 7.7 48/44 | 140 | 148 | 210| 1.3 单 层 链 式 24 | 30 册 | 28 
66 |YB160M1-8 380 | 9.9 48/44 | 110 | 180 | 260 | 1.25 单 层 链 式 24 | 49 W | 28 
67 |YB160M2-8 380 | 13.3 48/44 |145| 180 | 260 | 1.0 单 层 链 式 24 | 39 册 | 28 



























































° 9S7 ° 









































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
pal m= || se | arer | pa = l Í 、 线 规 Ry ú EPA 绕组 图 索引 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 数 OW “| 长 度 | 内 径 | 外 径 | 漆 包 | 并 绕 绕组 形式 = . 圈 数 | 组 数 PL 数 
kW| /v | /A | 方式 Z/Z, |/mm| /mm |/mm | 线 径 | 根 数 S | u a | 所 在 分 册 | 页 码 
/mm n 
YB160L-8 | 75 | 380 1177| A | 8 | 48244 |195] 180 | 260 o | 单 层 链 式 1-6 1 124130|1| 第 1 册 | 28 
YB180L-8 | 11 | 380 |125.1| A | 8 | 5458 |200| 205 |290| 0.9 2 双 层 县 式 1-7 . . 4 | 2 | 第 2 册 | 256 
1.06 | 1 = = 3 6 ai. 

YB200L-8 | 15 | 380 |341| A | 8 | 5458 |195] 230 |327| 7 | 1 VUZ 1-7 x lig] 38| 2 | 第 2 朋 | 256 
YB225S-8 |18.5| 380 |41.3| A | 8 | 5458 |170 | 260 | 368 .4 2 双 层 县 式 1-7 I 人 38 | 2 | 第 2 册 | 256 
YB225M-8 | 22 | 380 |47.6| A | 8 | 54/58 |210| 260 | 368 .5 2 WJ sÇ 1-7 3 x 3 | 2 | 第 2 册 | 256 
YB250M-8 | 30 | 380 | 63 A | 8 | 72/58 |225| 285 | 400 3 3 UZA 1-9 3 |24|22| 2 | 第 2 册 | 270 
YB280S-8 | 37 | 380 |78.7| A | 8 | 72/58 |215| 325 | 445 .3 2 WJ sÇ 1-12 一 | 一 |40 | 4 一 一 
YB280M-8 | 45 | 380 |932| A | 8 | 72/68 |260] 325 | 445 T" | WZA 1-12 —|— |34| 4 = = 
YB315S-8 | 55 | 380 | 111| A i WJ sÇ 1-9 3 |24 | 58] 8 | 第 2 册 | 274 
YB315M-8 | 75 | 380 |152.1| A í UZA 1-9 3 | 24|22| 4| #2J | 272 
YB315L1-8 | 90 | 380 |179.3| A UZAR 1-9 3 |24|20| 4 | %2 | 272 
YB315L2-8 | 110 | 380 |218.5| A . PUŽA 1-9 3 |24|34]| 8 | #yJJ | 274 
YB315S-10 | 45 | 380 | 101 | A UZA 1-9 3 | 30/38 | 5| #@2J | 312 
YB315M-10| 55 | aa 123 | A : 双 层 释 式 1-9 3 |30|30] 5 | 第 2 册 | 312 
YB315L-10 | 75 | 380 |164.3| Á . WJ sÇ 1-9 3 |33|2 | 5 | 第 2 册 | 312 



























































K A-16 YB 系列 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 











e LST ° 





























































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 we haay) 额定 henel ax 、 要 a 
1 | YB400S1-2 200 6 23.4 93.5 0.88 2 2985 48/40 400 350 650 112x71 1-14 17 
2 |YB400S2-2 220 6 25.7 93.5 0.88 2 2985 48/40 400 350 650 1.12 x7.1 1-14 17 
3 |YB400M1-2 250 6 27:5 93.5 0.88 2 2985 48/40 460 350 650 1:3271 1-14 15 
4 | YB400M2-2 280 6 32.7 93.5 0.88 2 2985 48/40 500 350 650 1.5x7.1 1-14 14 
5 |YB450S1-2 315 6 36.2 94 0.89 2 2985 48/40 420 380 740 1:8 x 7.1 1-17 13 
6 |YB450S2-2 355 6 39.5 94 0.89 2 2985 48/40 450 380 740 2.0 x7.1 1-17 12 
7 |YB450S3-2 400 6 47.1 94 0.87 2 2985 48/40 500 380 740 2.24 x 7.1 1-17 11 
8 |YB450M1-2 450 6 52.9 94 0.87 2 2985 48/40 560 380 740 25Xx7.1 1-17 10 
9 | YB450M2-2 500 6 58.8 94 0.87 2 2985 48/40 640 380 740 28x 7.1 1-17 9 
10 | YB400S1-4 200 6 23.9 93.5 0.86 4 486 60/50 420 400 650 125x56 1-14 15 
11 | YB400S2-4 220 6 26.3 93.5 0.86 4 486 60/50 420 400 650 1.25% 5:6 1-14 15 
12 | YB400M1-4 250 6 29.9 935 0.86 4 486 60/50 460 400 650 1.4 x 5.6 1-14 14 
13 | YB400M2-4 280 6 33:3 93.5 0.86 4 486 60/50 500 400 650 1.6 x 5.6 1-14 13 
14 | YB450S1-4 315 6 36.6 94 0.88 4 486 60/50 450 475 740 2.0 7.1 1-14 12 
15 | YB450S2-4 355 6 41.3 94 0.88 4 486 60/50 500 475 740 2.24 x 7.1 1-14 11 
16 | YB450S3-4 400 6 47.1 94 0.87 4 488 60/50 560 475 740 2.5 x7.1 1-14 10 
17 | YB450M1-4 450 6 52.9 94 0.87 4 488 60/50 620 475 740 2.8 x7.1 1-14 9 
18 | YB450M2-4 500 6 58.8 93 0.87 4 488 60/50 680 475 740 3.15 x7.1 1-14 8 
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表 A-17 YB2 系列 低压 隔 爆 型 三 


相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
















































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
线 引 
序号 | ”型 号 | 额定 es 定 / 转 子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 际 ee 每 ey 
功率 | 联结 | mi KEINE MEKE] 漆 包 SEHE a ug EE 
/kW z | ` Z/Z, | mm | /mm | /mm |/mm | 线 径 7 页 码 
/mm 
YB2-801-2 | 0.75 75 18/16 | 60 | 67 |120|03| 0.60 ee 109 42 
YB2-802-2 | 14 78 18/16 | 75 | 67 |120] 0.3 | 0.67 aa 87 42 
YB2-90S-2 | 1.5 79 18/16 | 80 | 72 |130] 0.3 | 0.80 a 76 42 
YB2-90L-2 | 22 105 | 72 |130 | 0.3 | 0.90 a 58 42 
YB2-100L-2 | 3 90 | 84 |155 04 | 1.06 i 44 00 
3 (1-16, 2-15, 3-14) 
YB2-112M-2 | 4 90 | 98 |175 045 0.67 i 53 76 
0.90 3 (1-16, 2-15, 3-14) 
YB2-132S1-2 | 5.5 95 |116 | 210 [0.55] 025 a a 43 76 
3 (1-16, 2-15, 3-14) 
YB2-132S2-2 | 7.5 110 | 116 | 210 [0.55] 10 O S 36 76 
3 (1-16, 2-15, 3-14) 
YB2-160M1-2| 11 88 30/26 | 90 |150 | 260 | 0.65| 1.25 aa a 27 76 
3 (1-16, 2-15, 3-14) 
YB2-160M2-2 | 15 89 30/26 | 120 | 150 | 260 | 0.65 | 1.12 0 22 76 
1.18 3 (1-16, 2-15, 3-14) 
YB2-160L-2 | 18.5 89 3026 | 110 | 150 | 260 [0.65] 135 ee 19 76 
YB2-180M-2 | 22 90.5 36/28 | 120 | 165 | 290 | 0.8 | 125 1-14 34 46 





° 6ST ° 







































































































































































13 | YB2-200L1-2 | 30 91 | 0.90 | 3628 | 165 | 187 | 327 | 1.0 re I DUZI 1-14 6 |30 第 2 册 | 46 
14 |YB2-200L2-2 | 37 o2 | 090 | 3628 |195 |187|327| 10| 130] ? WUZ 1-14 6 |26 第 2 册 | 46 
15 |YB2-225M-2 | 45 180 | 210|368 14 | 120 | 3 WÄR 1-15 一 | 2 — 
16 | YB2-250M-2 | 55 185 | 225 | 400 | 1.2 = 3 DUZI 1-14 6 | 20 第 2] 46 
17 | YB2-2808-2 | 75 185 |225 | aas 13| 130 $ WUR 1-16 6 |16 第 2 册 | 52 
18 |YB2-801-4 |0.55 60 | 75 |120 | 0.25| 0.53 1 单 层 链 式 1-6 2 |129 第 1 8 
19 | YB2-802-4 | 0.75 70 | 75 |120 |0.25| 0.60 1 单 层 链 式 1-6 2 | 110 第 1 8 
20 | YB2-90S-4 1.1 80 | 80 | 130 10.25| 0.67 1 单 层 链 式 1-6 2 | 85 第 1 8 
21 |YB2-90L-4 1.5 110 | 80 |130 | 0.25| 0.80 1 单 层 链 式 1-6 2 | 63 第 1 8 
22 |YB2-100L1-4 | 2.2 95 | 98 |155| 03 | 0.67 | 2 | 单 层 交 又 式 gri TA 6 | 4 第 1 50 
23 | YB2-100L2-4| 3 125 | 98 |155 | 0.3 | 1.12 1 单 层 交叉 式 sr. r x 33 第 11 50 
24 |YB2-112M-4 | 4 120 | 110 | 175 | 0.35 | I 单 层 交叉 式 s... FA s: 51 第 1 50 
25 | YB2-132S1-4 | 5.5 110 | 136 | 210 | 0.4 ar I 单 层 交 又 式 ~ a . 46 第 1 50 
26 |YB2-132S2-4 | 7.5 145 | 136| 210 | 04 | 10 | 2 | 单 层 交叉 式 l 6 | 36 第 1 册 | 150 
27 |YB2-160M-4 | 11 88 | 0.85 | 36/28 | 140 | 170 | 260 | 0.5 a ) 单 层 交叉 式 ET Py . 29 第 1 50 
28 |YB2-160L-4 | 15 89 | 0.85 | 3628 |165|170|260|05| 118 | 3 单 层 交叉 式 i a: : 22 第 1 50 





° 097 ° 
































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 型 F ， 线 规 | | 绕组 图 索引 
功率 | 联结 |7 槽 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 漆 包 | 并 线 绕组 形式 圈 数 | 组 数 | 二 ye | 路 数 
kw | 方式 | O | 因数 | zjz |/mm|/mm|/mm|/ ye M s | Í EA a | 所 在 
/mm n 
YB2-180M-4 | 18.5| A [90.5| 085 | 4838 |170 |187 |290 | 0.6 o I IUA 1-11 4 |12 |34| 2 | 第 2 册 | 108 
YB2-180L-4 | 22 | A |91.2| 0.85 | 48/38 165 | 187 | 290 | 0.6 | 1.18 2 DUŽI 1-11 4 2 |30| 2 | 第 2 108 
YB2-200L-4 | 30 | A | 92 | 0.86 | 48/38 195 | 210 | 327 | 0.7 e 2 DUZA 1-11 4 2 |26| 2 | 第 2 108 
YB2-225S-4 | 37 | A |92.5| 0.87 | 48/38 180 | 245 | 368 | 0.8 人 I DUZA 1-12 4 2 |48| 4 | 第 2 116 
YB2-225M-4 | 45 | A |92.8| 0.87 | 4838 | 205 |245 | 368 | 0.8 | 1.25 2 XUZ 1-12 4 2|4 | 4 | 第 2 116 
YB2-250M-4 | 55 | A | 93 | 0.87 48/38 205 | 260 | 400 | 0.9 Te x XUZ 1-12 4 2 |38| 4 | 第 2 116 
YB2-280S-4 | 75 | A |93.8| 0.87 | 60/50 | 215 |300 | 445 | 1.0 a i XUZ 1-15 5 2 |26| 4 | 第 2] 140 
YB2-280L-4 | 90 | A |942| 087 6050 |270 300445 | 1.0 nA I JUZA 1-15 5 |12 |22| 4 | 第 2 册 | 140 
YB2-801-6 |10.37| Y | 63 | 0.70 | 36/28 65 | 78 | 120 |0.225| 0.45 1 单 层 链 式 1-6 8 |127| 1 | 第 1 18 
YB2-802-6 0.55| Y |63 |0.72 | 36/28 85 | 78 | 120 |0.25| 0.53 1 单 层 链 式 1-6 8|98| 1 | 第 1 18 
YB2-90S-6 |10.75| Y | 69 |0.72 | 36/28 85 | 86 |130 |0.25| 0.67 1 单 层 链 式 1-6 8|8 | 1 | 第 1 18 
YB2-90L-6 11 | Y |73]073| 3628 |115 | 86 |130 |0.25| 0.80 1 单 层 链 式 1-6 8|6 | 1 | 第 1 18 
YB2-100L-6 | 1.5 | Y | 76 |0.76 | 36/28 90 | 106 | 155 |0.25 | 0.85 1 单 层 链 式 1-6 8|58| 1 | 第 1 18 
YB2-112M-6 | 2.2 | Y | 79 |0.76 | 36/28 95 | 120 | 175 | 0.3 | 1.0 1 单 层 链 式 1-6 8|50 | 1 | 第 1 18 
0.80 1 ET eai 
YB2-132S-6 3 Y | 81 | 0.77 | 36/42 90 |148 | 210 [0.35] 085 1 单 层 链 式 1-6 8|4 | 1 | 第 1 18 
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44 | YB2-132M1-6| 4 83 | 0.78 | 36/42 90 |148 | 210 10.35| 1.0 1 单 层 链 式 1-6 8 | 60 第 1 18 
45 | YB2-132M2-6 | 5.5 85 | 0.78 | 36/42 | 115 | 148 | 210 | 0.35 a i 单 层 链 式 1-6 8 | 45 第 1 18 
46 | YB2-160M-6 | 7.5 86 | 0.79 | 36/42 | 135 | 180 | 260 | 0.4 o r 单 层 链 式 1-6 8 | 42 第 1 18 
47 |YB2-160L-6 | 11 87 | 0.79 | 36/42 | 180 | 180 | 260 | 0.4 I 单 层 链 式 1-6 8 | 31 第 1 18 
48 |YB2-180L-6 | 15 89 | 0.81 | 54/44 | 170 | 205 | 290 | 0.45 I DUREN 1-9 8 | 38 第 2 194 
49 | YB2-200L1-6 | 18.5 90 | 0.83 | 5444 |160 |230 |327| 0.5 | 1.12 | 2 OEN 1-9 8 | 36 第 2 册 | 194 
50 | YB2-200L2-6 | 22 175 | 230 | 327 | 0.5 | 1.18 2 DUZI 1-9 8 | 32 第 2 194 
51 | YB2-225M-6 | 30 180 | 260 | 368 | 0.55 n i HUZEN 1-12 8 | 22 第 2 册 | 222 
52 |YB2-250M-6 | 37 190 | 285 | 400| 06| 1 | 3 WUZ 1542 8 | 30 第 2 册 | 224 
53 |YB2-280S-6 | 45 180 | 325 | 445 | 07 | 1.25 3 WJ e sÇ 1-12 8 | 28 第 2 224 
54 |YB2-280L-6 | 55 215 |325 | sas | o7 | 130] 1 WÄR 1-12 8 | 24 第 2 册 | 224 
55 |YB2-801-8 |0.18 75 | 78 | 120 |0.25| 0.40 1 DUZA 1-5 x 174 第 2 234 
56 | YB2-802-8 |0.25 55 | 0.61 | 36/28 90 | 78 | 120 |0.225| 0.45 1 DUZAN 1-5 x 140 第 2 234 
57 |YB2-90S-8 | 0.37 63 | 0.62 | 36/28 90 | 86 |130 |0.25| 0.56 1 DUZI 1-5 x 120 第 2 234 
58 |YB2-90L-8 |0.55 64 | 0.63 | 3628 |115 | 86 |130 |0.25| 0.63 1 DUZE 1-5 x 90 第 2 册 | 234 
59 | YB2-100L1-8 | 0.75 71 | 0.68 | 4844 | 70 |106 |155 |0.25| 0.71 1 单 层 链 式 1-6 24 | 89 第 2 28 
60 | YB2-100L2-8 | 1.1 73 | 0.69 | 48/44 90 |106 | 155 | 0.25 | 0.85 1 单 层 链 式 1-6 24 | 67 第 2 28 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 号 和 额定 | 绕组 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 际 _ 每 组 | 线圈 并 联 | 
FEF 型 = AFE | EZ MEARE 定 / 专 子 铁心 心 | 铁心 APR a OETA aE]; 每 组 Zk h 全 了 JFHX 
功率 | 联结 | O | a| WW | Ku 24 9 Ke Wwe | 并 绕 | ”绕组 形式 SEEE — maqay B pea 
kw |J= | á Z/Z, | /mm |/mm | /mm | /mm | 线 径 | 根 数 7 S u a | 2 页 人 码 
/mm n 
YB2-112M-8 | 1.5 | Y | 75 |0.69 | 48/44 95 | 120|175| 0.3 | 0.90 1 单 层 链 式 1-6 24 15 | 1 | 第 1 28 
YB2-132S-8 | 2.2 | Y | 72 10.73 | 48/44 155 | 148 | 210 |0.35 | 1.06 1 单 层 链 式 1-6 24 | 44| 1 | 第 1] 28 
YB2-132M-8 | 3 Y 155 | 148 | 210 | 0.35] 1.25 1 单 层 链 式 1-6 24 |33 | 1 | 第 1 28 
YB2-160M1-8| 4 A 120 | 180 | 260 | 0.4 | 0.80 2 单 层 链 式 1-6 24 | 58 | 1 | 第 1 28 
0.90 1 G aa pss pe 
YB2-160M2-8 | 5.5 | A 170 | 180 | 260 | 0.4 | 095 1 单 层 链 式 1-6 24 |43| 1 | 第 1 28 
YB2-160L-8 | 75 | A 85 | 180 | 260 | 04 | 1.06 2 单 层 链 式 1-6 24 |32| 1 | 第 1 28 
YB2-180L-8 | 11 | A 165 | 205 | 290 | 0.45] 1.30 1 JUZA 1-6 2 | 24 |28| 2 | 第 2 册 | 244 
YB2-200L-8 | 15 | A 180 | 230 | 327 | 0.5 | 0.95 2 DUZA 1-6 2 |24]|23| 2 | 第 2 244 
YB2-225M1-8 | 18.5 | A 160 | 260 | 368 | 0.55 n I JUZA 1-9 3 | 24 | 32 | 2 | 第 2 册 | 270 
YB2-225M2-8| 22 | A 180 | 260 | 368 | 0.55 R i JUZA 1-9 3 | 24 | 28 | 2 | 第 2 册 | 270 
YB2-250M-8 | 30 | A 200 | 285 | 400 | 0.6 r l IAR 1-9 3 | 24 | 24 | 2 | 第 2 册 | 270 
YB2-280S-8 | 37 | A 190 | 325 | 445 | 0.7 | 1.18 2 双 层 释 式 1-9 3 |24 |46 | 4 |# 2] 272 
YB2-280L-8 | 45 | A 235 | 325 | 445 | 07 | 1.30 2 DUZA 1-9 3 | 24 |38| 4 | 第 2 272 
1.30 6 IER 
YB2-280L-8 | 90 | A 215 | 225 | 445 | 13 | 120 2 DUZA 1-16 — |— |142 — — 
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表 A-18 JB 系列 低压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 

















































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 | 型 号 | 额定 额定 额定 绕组 . 定 / 转 子 铁心 铁心 | 铁心 AR 线 规 每 台 oo Sekel 线圈 
功率 EJE 电流 联结 | 极 数 FE KE | 内 径 | 外 径 | 长 度 ts RE | 绕组 形式 | WE Hi 
kW /V /A 方式 WA /mm | /mm | /mm | /mm /kg y 
1 | 9402 | 5.5 380/220 1498 | YA | 2 36/28 so | 165 | 280 | 08s | pr 34 | 双 层 看 式 | 1-13 | 14 
2 | IJB-0-2 | 8 380/220 164284 | YA | 2 36/28 110 | 165 | 280 | 0.85 a 43 | 双 层 要 式 | 1-13 | 11 
3 | JB-12-2 11 380/220 22.3/38.6 YTA 2 36/28 160 | 165 | 280 | 0.85 3-1.35 10.3 | XUZÆ | 1-13 | 8 
JB-21-2 380/220 30.4/52.7 130 195 | 327 | 0.9 4-1.45 14.2 | BZÆ | 1-13 | 7 
JB-22-2 380/220 39.2/67.8 185 195 | 327 0.9 2-1.68 16.9 双 层 羞 式 | 1-13 | 11 
JB-31-2 380/220 49.0/84.8 150 | 235 | 423 T3 1.95 x 5.9 24.2 DZE | 1-14 | 5 
JB-32-2 380/220 62.2/107.6 200 | 235 | 423 1.3 2.44 x 5.9 25.2 双 层 闭 式 | 1-14 | 4 
JB-41-2 380 78.2 185 265 | 493 1.6 1.81 x 5.9 37.7 DZE | 1-14 | 7 
JB-42-2 380 95.6 235 265 | 493 1.6 2.26 x 5.9 38.7 DZE | 1-14 | 6 
JB-51-2 380 270 | 310 | 560 2.4 2.83 x 6.4 45 Wes | 1-13 | 5 
JB-52-2 380 340 | 310 | 560 | 2.1 2.26 x 6.4 48.6 双 层 闭 式 | 1-13 | 6 
JB-42-4 380 290 | 295 | 493 0.8 2.26 x 5.9 36 双 层 闭 式 | 1-10 | 5 
JB-51-4 380 300 | 350 | 560 0.9 1.81 x 6.4 68 双 层 羞 式 | 1-1 9 
JB-52-4 380 380 | 350 | 560 | 0.9 2.44 x 6.4 Igi 双 层 羞 式 | 1-1 7 
JB-42-6 380 290 | 327 | 493 0.7 1.95 x 4.4 46 WJ | 1-10 7 
JB-51-6 380 250 | 390 | 560 | 0.8 1.95 x 4.4 46.5 双 层 蔷 式 | 1-1 7 
JB-52-6 380 350 | 390 | 560 | 0.8 2.63 x 4.4 51 双 层 老式 | 1-1 5 
JB-42-8 380 290 | 350 | 493 0.6 2.26 x 3.8 31 HUZEN 1-8 5 
JB-51-8 380 250 | 390 | 560 | 0.8 2.63 x 4.4 41 DUZAN 1-9 5 
JB-52-8 380 350 | 390 | 560 | 0.8 3.28 x 4.4 49 O sÇ 1-9 | 4 
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表 A-19 JB 系列 高 压 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 



















































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
kW /kV /A Gmin | (%) | 因数 | zjz /mm /mm imm /mm y 
1 | JB560S1-2 200 6 25.2 2975 93 | 086 | 48/40 340+5 x 10 350 650 1x63 1-14 8 
2 | JB560S2-2 220 6 28.8 2975 93 | 086 | 48/40 340+5 x 10 350 650 1x63 1-14 8 
3 | JB560M-2 250 6 32 2975 93 | 086 | 48/40 380+5 x 10 350 650 1.16x 6.4 1-14 6 
4 | JB630S1-2 315 6 37 2975 93 | 086 | 48/40 340+6 x 10 380 740 1.25x6.9 1-17 3 
5 | JB630S2-2 355 6 41.6 2975 93 | 086 | 48/40 370+6 x 10 380 740 1.45 x 6.9 1-17 2 
6 | JB630M1-2 400 6 47 2975 93 | 086 | 48/40 405+6 x 10 380 740 1.6x7.1 1-17 11 
7 | JB630M2-2 450 6 52.9 2975 93 | 0.86 | 48/40 460+6 x 10 380 740 1.9x7.1 1-17 10 
8 | JB710S1-2 500 6 58.1 2975 94 | 086 | 48/40 370+6 x 10 460 850 1.95 x8 1-17 " 
9 | JB710S2-2 560 6 65 2975 94 | 0.86 | 48/40 405+6 x 10 460 850 21x8 1-17 10 
10 | JB710M1-2 630 6 732 2975 94 | 0.86 | “48/40 450+6 x 10 460 850 2.44x8 1-17 9 
11 | JB710M2-2 710 6 82.5 2975 94 | 086 | 48/40 520+6 x 10 460 850 2.83 x8 1-17 8 
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R A-20 BJO2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 




















































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 m = | az | ag | 额定 | 绕组 EEF | 铁人 | 铁人 | P | am ep 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 极 数 | Ai mas 长 度 | 内 径 | 外 径 | 28 | 绕组 形式 | ZETE | 每 了 
kW N 人 A 方式 2Z/Z, /mm /mm | /mm 3 a 

1 | BJO2-31-2 3 380 | 615 | 1a |2 | 2860 24/20 90 94 167 | 2108 | 单 层 同心 式 | Hi 44 

2 | BJO2-32-2 | 4 380 | 804 | 1A |2 | 2860 24/20 110 94 167 | 2095 | 单 层 同 心 式 | PU 60 

3 | BJO2-41-2 | 55 380 | 1095 | 1A |2 | 2920 24/20 110 114 | 210 | 2-1.06 | 单 层 同心 式 | 。 21? 54 

4 | BJO2-42-2 | 75 380 | 1475 | 1A |2 | 2920 24/20 140 114 | 200 | 2085 | 单 层 同心 式 | Hi 82 
1-0.90 = -12 

5 | BJ02-51-2 | 10 380 | 198 | 2A |2 | 2920 24/20 130 136 | 245 | Ta | 单 层 同心 式 | bn 70 
1-1.0 m -12 

6 | BJO2-52-2 | 13 380 | 254 | 2A |2 | 2920 24/20 160 136 | 245 | O Waie] bH 58 

7 | BI02-612 | 17 30 | 324 | 2A | :| 2940 30/22 170 155 | 280 | 2125 | 3EÆR {2 48 

8 | BJO2-712 | 22 380 | 420 | 2A |2 | 2950 36/28 175 182 | 37 | 2135 | 双 层 咎 式 -13 20 

9 | BJO2-72-2 | 30 380 | 560 | 2A |2 | 2950 36/28 200 182 | 327 | TS | 双 层 秋 式 -13 16 
2-1.35 wan. 

10 | BJO2-82-2 40 380 74.1 2A 2 2960 36/28 2.145 | DRAT -13 13 

11 | BJO2-91-2 | 55 380 | 102 | 2A |2 | 2960 36/28 205 260 | 43 | 5-156 | IUZĒR -14 1 

12 | BJ02-92-2 | 75 30 | 139 | 2A |2 | 2960 36/28 275 260 | 43 | 313 | aR -14 8 

13 | BJO2-93-2 | 100 380 | 184 | 2A |2 | 2960 36/28 385 260 | 43 | 8162 | 双 层 看 -14 6 

ary |2(1-9, 2-10) 
14 | BJO2-31-4 | 22 30 | 488 | 1A |4] 1430 36/26 95 104 167 | 1125 Jese 202. 47 
aey |2(1-9, 2-10) 
15 | BJO2-32-4 3 30 | 647 | 2A |4| 1430 36/26 115 104 167 2-1.0 | 单 层 交叉 式 | 站 018) | 74 
16 | BJO2-41-4 4 380 8.38 1A 4 1440 36/26 110 136 210 1-1.25 | JUZÆR 1-9 56 
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( 续 ) 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
号 | 型 号 额定 F 252 定 / 转 心 心 心 . ` . 
> s | 3e en | ws | 228 jam AA | Wm | Be | se | fe | 2 |an | aan |a 
/kW /V /A 方式 WA /mm /mm /mm 

17 | BJO2-42-4 | 5.5 380 13 | 1A |4| 140 36/26 135 TE | “| 
18 | BJO2-51-4 | 75 30 | 153 | 1A |4| 1450 36/26 123 62 | 245 | 1-1.04 | yazar | aao 37 
19 | BJO2-52-4 | 10 380 | 123 | 1A |4| 1450 36/26 150 62 | 245 242 | 单 层 交叉 式 2( 2. 249) 29 
20 | BJO2-61-4 13 380 24.9 2 A 4 1460 36/28 160 82 280 2-1.0 双 层 著 式 1-9 54 
21 | BJO2-62-4 17 380 33 2 A 4 1460 36/28 190 82 280 2-1.12 U EN 1-9 44 
22 | BJO2-11-4 0.6 380 1.64 iY 4 1380 24/22 85 75 120 1-0.59 单 层 链 式 1-6 118 
23 | BJO2-12-4 0.8 380 2.11 TY 4 1380 24/22 100 75 120 1-0.67 单 层 链 式 1-6 96 
24 | BJO2-21-4 1.1 380 2.81 iY 4 1410 24/26 85 90 145 1-0.74 单 层 链 式 1-6 83 
25 | BJO2-22-4 1.5 380 3.48 1Y 4 1410 24/26 115 90 145 1-0.86 单 层 链 式 1-6 64 
26 | BJO2-71-4 | 22 380 | 424 | 2A |4| 140 36/48 175 210 | 37 | IS | WaR 1-9 21 
27 | BJO2-72-4 | 30 380 | 572 | 2A |4| 140 36/48 235 210 327 | 2 | aar 1-9 16 
28 | BJO2-82-4 40 380 75 2A 4 1470 48/38 240 245 368 3-1.56 UEN 1-11 10 
29 | BJO2-91-4 55 380 103 4A 4 1470 60/50 210 280 423 3-1.25 双 层 合式 1-13 17 
30 | BJO2-92-4 75 380 141 4A 4 1470 60/50 260 280 423 3-1.45 UEN 1-13 13 
31 | BJO2-93-4 100 380 174 4A 4 1470 60/50 450 280 423 4-1.45 UZA 1-13 10 
32 | BJO2-31-6 1.5 380 3.91 1A 6 940 36/33 90 114 167 1-1.04 单 层 链 式 1-6 60 
33 | BJO2-32-6 22 380 5.45 1A 6 940 36/33 110 114 167 1-1.2 单 层 链 式 1-6 48 
34 | BJO2-41-6 3 380 7.06 1 A 6 960 36/33 125 148 210 1-1.06 DUZA 1-6 86 
35 | BJO2-42-6 4 380 9.12 1A 6 960 36/33 150 148 210 2-0.90 单 层 链 式 1-6 61 
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36 | BJO2-51-6 5.5 380 12.3 1 A 960 36/33 120 174 245 2-0.95 单 层 链 式 1-6 49 
37 | BJO2-52-6 7.5 380 16.4 1A 960 36/33 155 174 245 2-1.06 单 层 链 式 1-6 38 
38 | BJO2-61-6 10 380 21.3 2 A 970 54/44 160 200 280 1-1.20 WJ sÀ 1-6 68 
39 | BJO2-62-6 13 380 2732 ZA 970 54/44 200 200 280 2-0.93 双 层 车 式 1-6 56 
40 | BJO2-21-6 0.8 380 2.31 1Y 930 36/33 85 94 145 1-0.69 单 层 链 式 1-6 82 
41 | BJO2-22-6 i1 380 3.0 1Y 930 36/33 115 94 145 1-0.80 单 层 链 式 1-6 62 
42 | BJO2-71-6 17 380 | 348 1A 970 54/44 200 230 327 210 | GUzQ 1-9 9 
43 | BIO2-72-6 | 22 380 | 42 | 2A 970 54/44 250 230 37 | EE | 双 展 看 式 1-9 14 
44 | BJO2-81-6 30 380 59.3 3 A 980 72/58 180 260 368 2-1.25 UZA 1-11 16 
45 | BJO2-82-6 40 380 77.2 6 A 980 72/58 240 260 368 2-1.08 WJ sÀ 1-11 23 
46 | BJO2-91-6 55 380 104 3 A 980 72/58 320 300 423 3-1.35 XW sN 1-11 10 
47 | BJO2-92-6 | 75 30 | 143 | 3A 980 72/58 420 300 | 43 | ZH | EAR 1-11 8 
48 | BJO2-41-8 2.2 380 6.1 2 A 720 48/44 125 148 210 1-0.95 双 层 公式 1-6 70 
49 | BJO2-42-8 3 380 7.64 ŽA 720 48/44 150 148 210 1-1.06 UEN 1-6 58 
50 | BJO2-51-8 4 380 9.65 1A 720 48/44 120 174 245 Ta 单 层 链 式 1-6 50 
51 | BJO2-52-8 5.5 380 12.8 1A 720 48/44 155 174 245 2-1.0 单 层 链 式 1-6 40 
52 | BJO2-61-8 7.5 380 17.0 2 A 720 54/58 160 200 280 11212 WJ= sü 1-6 72 
53 | BJO2-62-8 10 380 512 2 A 720 54/58 200 200 280 n DUZA 1-6 58 
54 | BJO2-71-8 13 380 27.9 2A DW s sÇ 1-7 21 
55 | BJO2-72-8 17 380 33.8 2 A WZA 1-7 17 
56 | BJO2-81-8 22 380 46 2 A 双 层 车 式 1-9 13 
57 | BJO2-82-8 30 380 61.2 2 A WJ sÀ 1-9 10 
58 | BJO2-91-8 40 380 82.5 4A DW s Ç 1-9 17 
59 | BJO2-92-8 55 380 112 4A 双 层 合式 1-9 13 
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= IJ— + JE 上 rH > ` j: 
表 A-21 BJQO2 系列 隔 爆 型 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
yel w s | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | aR _ 每 台 wees ne 
-~ y2 Y yki H P: ¿ r z Jf. Z <= -pa TE —P- z H FER 
功率 电压 & 流 “| 联结 | 档 数 ”| 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | BE | J | RE | 绕组 形式 | ANE | 
kW IV /A “| 方式 | ZZ mm | /mm | /mm | /mm 线 径 根 数 /kg ' 
/mm n 
ER | 20129. 2:10 
1 | BJQO2-41-4 4 380/660 8.7/5 A 36/30 100 136 210 0.35 1.0 1 36 | 单 层 交 叉子 1 (uag) | 32 
Sao | 20129. 2:10 
2 | BJQO2-42-4 | 5.5 380/660 11.7/6.8 | A 36/30 125 136 210 0.35 0.8 2 40 | 单 层 交叉 了 1 (ag) | 42 
dk | 2 (129. 2:10 
3 | BJQO2-51-4 | 7.5 380/660 15.7/9 A 36/30 120 162 245 0.4 1.0 2 61 | 单 层 交 叉子 1 cuas | 38 
aaa (LED. 2:10 
4 | BJQO2-52-4 10 380/660 | 20.5/11.8 | A 36/30 160 162 245 0.4 1.16 2 715 | 单 层 交叉 式 | (Tl g) | 29 
5 | BJQO2-61-4 13 380/660 | 26.5/15.2 | A 36/46 155 182 280 0.55 1.45 2 12.7 DZA 1-9 14 
1.35 2 9.5 JER 
6 | BJQO2-62-4 17 380/660 33.7/19.5 | A 36/46 190 182 280 0.55 125 1 15 DUZA 1-9 12 
1.35 1 8.47 E 
7 | BJQO2-71-4 22 380/660 43/24.8 | 2 A 36/46 175 210 327 0.7 145 1 978 双 层 释 式 1-9 21 
1.25 1 6.3 = 
8 | BJQO2-72-4 30 380/660 57.5/33.1 | 2 A 36/46 235 210 327 0.7 135 2 148 UZA 1-9 16 
9 | BJQO2-82-4 40 380/660 | 75.4/43.5 | 2 A 48/38 275 245 368 0.65 1.56 3 28.2 DUZA 1-11 10 
10 | BJQO2-91-4 55 380/660 103/56.5 | 4 A 60/50 260 280 423 1.0 1.25 3 37.3 DUZA 1-13 17 
11 | BJQO2-92-4 75 380/660 141/81.5 | 4 A 60/50 340 280 423 1.0 1.45 3 44.4 DUZA 1-13 13 
12 | BJQO2-93-4 | 100 380/660 | 174/100.5 | 4 A 60/50 440 280 423 1.0 1.45 4 52.8 双 层 老式 1-13 10 
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表 A-22 YQS 系列 充 水 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 


绕组 技术 数据 

































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 | 型 号 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | 效率 | 功率 | 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 AR aa 线圈 节 距 线圈 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | (so) | a | MA KE AR| Me 长 度 | BE | 并 绕 | 。 绕组 形式 — 看 数 
/kW IV /A 方式 i Ziz /mm | /mm | /mm | /mm 线 径 根 数 j 
/mm n 
da 2(1-10、2-9 
1 |YQS-150-3 3 380 | 7.9 Y 73 | 0.75 18/16 | 267| 65 | 130 | 0.7 1.06 1 | 单 层 同心 交叉 1 (11-18 34 
Era se 2(1-10, 2-9 
2 |YQS-150-4 4 380 | 10.3 74 | 0.76 18/16 280 | 65 | 130 | 0.7 1.12 1 | 单 层 同心 交叉 1 (11-18 32 
aiioa 2(1-10, 2-9 
3 |YQS-150-55 | 5.5 | 380 | 13.7 75 | 0.77 18/16 |335| 65 | 130 | 0.7 1.30 1 | 单 层 同心 交叉 1 (1118 27 
EFE 2(1-10, 2-9 
4 |YQS-150-7.5 | 75 | 380 | 18.5 75 | 0.78 18/16 |410| 65 | 130 | 0.7 1.50 1 | 单 层 同心 交 叉子 1 (1118 22 
Ea aka 2(1-10, 2-9 
5 |YQS-150-92 | 92 | 380 | 22.1 76 | 0.78 18/16 |450 | 65 | 130 | 0.7 1.60 1 | 单 层 同心 交叉 了 1 (1118 20 
Er s> 2(1-10, 2-9 
6 |YQS-150-11 11 380 | 26.3 76 | 0.78 18/16 |530| 65 | 130 | 0.7 1.80 1 | 单 层 同心 交叉 1 (1118 17 
EET 2(1-10, 2-9 
7 |YQS-150-13 13 380 | 30.9 77 | 0.79 18/16 | 560 | 65 | 130 | 0.7 1.85 1 | 单 层 同心 交叉 1 (11-18 16 
aira 2(1-10, 2-9 
8 |YQS-150-15 15 380 | 35.6 77 | 0.79 1816 | 635 | 65 | 130 | 0.7 2.0 1 | 单 层 同心 交叉 1 (11-18 14 
9 |YQS-175-5.5 5.5 380 | 13.6 77 | 0.80 24/20 | 210 | 76 | 155 | 0.7 1.50 1 单 层 同心 区 AA 23 
10 |YQS-175-7.5 | 7.5 | 380 | 18.4 77.5 | 0.80 24/20 | 230 | 76 | 155 | 0.7 1.65 1 单 层 同心 并 Pt 21 
11 |YQS-175-92 | 92 | 380 | 22.1 78 | 0.81 24/20 | 246 | 76 | 155 | 0.7 1.70 1 单 层 同心 式 a 20 
12 |YQS-175-11 11 380 | 26.1 A 79 | 0.81 24/20 330 | 76 | 155 | 0.7 1.50 1 单 层 同心 也 Ai 24 
13 |YQS-175-13 13 380 | 30.1 A 80 | 0.82 2420 |355 | 76 | 155 | 0.7 1.56 l FROT ay 22 
14 |YQS-175-15 15 380 | 34.7 A 80 | 0.82 24/20 380 | 76 | 155 | 0.7 1.65 1 单 层 同 心 式 RA 21 
15 |YQS-175-18.5| 18.5 | 380 | 42.6 A | 80.5 | 0.82 24/20 | 400 | 76 | 155 | 0.8 1.70 1 单 层 同心 式 A 20 
16 |YQS-175-22 22 380 | 49.7 A 81 | 0.83 24/20 505 | 76 | 155 | 0.8 1.80 1 单 层 同心 式 Sa 16 
17 |YQS-175-25 25 |380 |565| A 81 | 0.83 24/20 | 540 | 76 | 155 | 0.8 1.90 1 单 层 同心 式 SA 15 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
; " F p ; ! i 5 线 规 
ys 型号 | Dik [ekam ma |2| a | an | KE W| të Em EE DA| mawa aww am 
kW | v | /A | 方式 Rà Z/z, | mm | /mm | mm | /mm a i > 
18 |YQs-17530 | 30 |330| 670 | 2Y 630 | 76 | 155 | 08 | 190 1 | 单 层 同心 式 a 15 
19 |YQS-175-37 37 380 | 826 | 2Y 725 | 76 | 155 | 0.8 2,12 l 单 层 同心 式 人 | 13 
20 |YQS-200-4 4 |30 | 104 Y 143 | 83 | 175] 07 | 140 1 | 单 层 同心 式 Ta 30 
21 |YQS-200-5.5 5.5 380 | 13.6 Y 157 | 83 | 175 | 0.7 1.50 1 单 层 同心 式 i 27 
22 |YQs-200-7.5 | 75 |380 |180| Y 175 | 83 | 175s | 07 | 160 1 | 单 层 同 心 式 n 24 
23 |YQS-200-9.2 9.2 380 | 21.7 A 221 | 83 | 175 | 0.7 1.30 l 单 层 同心 式 A 33 
24 |YQS-200-11 11 380 | 25.8 A 245 | 83 | 175 | 0.7 1.40 1 单 层 同心 式 3 30 
25 |YQS-200-13 13 380 | 29.7 A 272 | 83 | 175 | 0.7 1.50 1 单 层 同心 式 si 27 
26 |YQS-200-15 15 380 | 33.9 A 305 | 85 | 175 | 0.7 1.60 1 单 层 同心 式 Si 24 
27 |YQS-200-18.5| 18.5 | 380 | 41.6 Y 355 | 85 | 175 | 0.7 1.60 1 单 层 同心 式 a 12 
28 |YQS-200-22 22 380 | 48.2 A 400 | 85 | 175 | 1.0 1.85 1 单 层 同心 式 Ta 17 
29 |YQS-200-25 25 380 | 54.5 A 81.5 | 0.81 24/20 455 | 85 | 175 | 1.0 2.0 1 单 层 同心 式 aa 15 
30 |YQS-200-30 30 380 | 65.4 Y 82.5 | 0.81 24/20 565 | 85 | 175 | 1.0 1.0 7 单 层 同心 式 "= 6 
31 lyQs-20037 | 37 |380 | 77] Y | s3 | og2 | 2420 |67 | 16 210 | 10 | 112 7 | 单 层 同心 式 a 6 
32 |YQS-250-7.5 75 380 | 18.0 A 77.5 | 0.79 24/20 30 | 100 | 210 | 0.7 1.25 1 单 层 同心 式 i 43 
33 |YQS-250-9.2 9.2 380 | 22.0 A 78 | 0.79 24/20 40 | 100 | 210 | 0.7 1.30 1 单 层 同心 式 a 40 
34 |YQS-250-11 11 380 | 25.8 A 78.5 | 0.79 24/20 50 | 100 | 210 | 0.7 1.40 1 单 层 同心 式 A 37 
35 |YQS-250-13 13 |380 | 30.0 | A 79 | 0.80 | 24/20 70 | 100 | 210 | 0.7 1.50 1 单 层 同心 式 3 33 
36 |YQS-250-15 15 380 | 33.9 A 80 | 0.80 24/20 94 | 100 | 210 | 0.7 1.60 1 单 层 同心 式 i 29 
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37 |YQS-250-18.5| 185 | 380 | 40.8 80.5 | 0.81 2420 |220 | 100 | 210 | 0.7 1.60 2 单 层 同心 式 ii 15 

38 |YQS-250-22 | 22 | 380 | 479 s1 | osi | 2420 |275 |100| 210 | 07 | 130 2 | 单 层 同心 式 21 

39 |YQS-250-25 25 380 | 53.8 305 | 100 | 210 | 0.7 1.40 2 单 层 同心 式 A 19 

40 |YQS-250-30 30 380 | 64.2 338 | 100 | 210 | 0.7 1.50 2 单 层 同心 式 a 17 

41 |YQS-250-37 | 37 |380 | 77.8 380 | 100 | 210 | 07 | 1.60 2 | 单 层 同心 式 3 15 

42 |YQS-250-45 45 380 | 94.1 530 | 104 | 210 | 1.2 0.85 19 单 层 同心 式 F 7 

43 |YQS-250-55 | 55 | 380 |1143 620 | 104 | 210 | 12 | 095 | 19 | 单 层 同心 式 a 6 

44 |YQS-250-64 | 64 | 380 | 130.9 750 | 104 | 210 | 12 | 106 | 19 | 单 层 同心 式 E 5 

45 |YQS-250-75 75 380 | 152.3 860 | 104 | 210 | 1.2 1.20 19 单 层 同心 式 》 4 

46 |YQS-250-90 | 90 | 380 | 182.8 980 | 104 | 210 | 12 | 08 | 19 | 单 层 同心 式 D 6 
PPE 2(1-9, 2- 

47 |YQS-350-30 30 | 380 | 654 245 | 195 | 310 | 1.0 1.12 7 单 层 交 叉 了 ig 10 
TERP 2(1-9, 2- 

48 |YQS-350-45 45 | 380 | 96.9 290 | 195 | 310 | 1.0 0.80 19 | 单 层 交 叉 了 I CTL4S 8 
waman 2(1-9、2- 

49 |YQS-350-55 55 | 380 | 118.5 330 | 195 | 310 | 1.0 0.85 19 | FERLI s 7 
awama 2(1-9. 2- 

50 |YQS-350-63 63 | 380 | 132.5 400 | 195 | 310 | 1.0 0.95 19 | 单 层 交 叉 了 L HAS 6 
Temas 2(1-9、2- 

51 |YQS-350-75 75 | 380 | 157.7 470 | 195 | 310 | 1.0 1.0 19 | FERLI TR 5 
wanana 2(1-9、2- 

52 |YQS-350-90 90 | 380 | 187.1 510 | 195 | 310 | 1.0 0.85 19 | FERLI Ta 8 
EN 2(1-9, 2- 

53 |YQS-350-110| 110 | 380 | 224.7 590 | 195 | 310 | 1.0 0.90 19 | 单 层 交 叉 了 ka m 7 
er 2(1-9, 2- 

54 |YQS-350-125| 125 | 380 | 255.4 690 | 195 | 310 | 1.0 1.0 19 | 单 层 交 叉 了 和 6 
wear 2(1-9、2- 

55 |YQS-350-140| 140 | 380 | 2844 690 | 195 | 310 | 1.0 1.0 19 | FERLI TT 6 
a 2(1-9、2- 

56 |YQS-350-160| 160 | 380 | 325.0 830 | 195 | 310 | 1.0 1.12 19 | 单 层 交 叉 了 和 5 
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表 A-23 YQS 系列 改进 型 充 水 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 AR — nN aa 
Pr E GA t` `Á == REA = i A 由 Pe ¿H TZ 下 =l p < 
”| 功率 | 电压 | 电流 | 联结 | O |a WR | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 aneian) SER ; e 
kW | /V | /A | 方式 Ë Z/Z, | /mm | /mm | /mm | /mm | mm i 

EEEE 2(1-10. 2-9) 
1 | YQS-150-3 3 |380| 79 74 |0.78 | 18/16 | 225 | 63 | 134 | 0.5 1.0 单 层 同心 交叉 式 f (1L48) 36 
EEES 2(1-10. 2-9) 31 

2 | YQS-150-4 4 | 380 | 10.3 75 |0.79 | 1816 | 258 | 63 | 134 | 0.5 1.12 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 
Esa a aa 2(1-10. 2-9) 28 

3 | YQS-150-5.5 5.5 | 380 | 13.7 76 |0.80 | 1816 | 280 | 63 | 134 | 0.5 1:25 单 层 同心 交叉 式 i (1148) 

EE E 2(1-10, 2-9) 
4 | YQS-150-7.5 7.5 | 380 | 18.5 77 | 0.80] 1816 | 310 | 63 | 134 | 0.5 1.40 单 层 同心 交叉 式 i (1148) 25 
Ea esas 2(1-10. 2-9) Jò 

5 | YQS-150-9.2 9.2 | 380 | 22.1 78 | 0.81 | 1816 | 352 | 65 | 134 | 0.6 1.50 单 层 同心 交叉 式 i (1148) 
Ee 2(1-10、2-9) x.” 

6 | YQS-150-11 11 | 380 | 26.3 78.5 | 0.81 | 18/16 | 415 | 65 | 134 | 0.6 1.65 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 
E aen 2(1-10. 2-9) I 

7 | YQS-150-13 13 | 380 |309] Y 79 | 0.81 | 1816 | 505 | 65 | 134 | 0.6 1.80 单 层 同心 交叉 式 i (1148) 
站 2(1-10. 2-9) ii 

8 | YQS-150-15 15 | 380 | 35.6 | Y 79 | 0.81 | 1816 | 540 | 65 | 134 | 0.6 1.90 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 
EE 2(1-10, 2-9 ) 42 

9 | YQS-200-4 4 |3801101| Y 76 |0.79| 1822 | 133 | 78 | 173 | 0.7 1.20 单 层 同心 交叉 式 i (1148) 
ENES 2(1-10. 2-9) T 

10 | YQS-200-5.5 5.5 | 380 | 13.6 | Y 77 | 0.80 | 1822 | 138 | 78 | 173 | 0.7 1.32 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 

Parau s suan 2(1-10, 2-9) 
11 | YQS-200-7.5 7.5 | 380 | 18.0] Y 78 | 0.81 | 1822 | 150 | 78 | 173 | 0.7 1.45 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 35 
== aN 2(1-10. 2-9) zð 

12 | YQS-200-9.2 9.2 | 380 |21.7| Y | 78.5 | 0.82 | 1822 | 175 | 78 | 173 | 0.7 1.56 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 
Esas uN 2(1-10. 2-9) Jé 

13 | YQS-200-11 ll |380 | 258 | Y 79 |0.82 | 1822 | 203 | 78 | 173 | 0.7 1.68 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 
EAE 2(1-10, 2-9) 38 

14 | YQS-200-13 13 | 380 |298] A 80 | 0.83 | 1822 | 242 | 78 | 173 | 0.7 1.35 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 
PT 3 2(1-10. 2-9 ) 35 

15 | YQS-200-15 15 | 380 |339] A 81 | 0.83 | 1822 | 263 | 78 | 173 | 0.7 1.45 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 
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16 | YQS-200-18.5 | 18.5 | 380 | 42.6 | Y | 81.5 |083 | 2422 | 355 | 82 | 172 | 0.9 1.56 2 单 层 同 心 式 _ 12 
17 | YQS-200-22 22 | 380 |48.2| Y | 82.5 | 0.84 | 2422 | 425 | 82 | 172 | 0.9 0.9 7 单 层 同 心 式 _ 10 
18 | YQS-200-25 25 | 380 | 545 | Y 83 |0.84 | 2422 | 472 | 82 | 172 | 0.9 0.96 7 单 层 同 心 式 _ 9 
19 | YQS-200-30 30 |380|654| Y 83 |0.84| 2422 | 530 | 82 | 172 | 0.9 1.04 7 单 层 同 心 式 I 8 
20 | YQS-200-37 37 | 380 | 79.7 | Y 84 |0.84| 2422 | 601 | 82 | 172 | 0.9 1:12 7 单 层 同 心 式 _ 7 
21 | YQS-200-45 45 | 380 |967 | Y 84 | 0.84 | 24/22 | 703 | 82 | 172 | 0.9 0.75 19 单 层 同 心 式 _ 6 
22 | YQS-250-11 11 | 380 |25.8 | Y 79 |0.82 | 2422 | 118 | 100 | 220 | 0.7 1.74 单 层 同 心 式 _ 25 
23 | YQS-250-13 13 |380|301| A 80 | 0.82 | 2422 | 140 | 100 | 220 | 0.7 1.45 单 层 同 心 式 37 
24 | YQS-250-15 15 | 380 |33.9| 2Y | 81 |10.83 | 2422 | 154 | 100 | 220 | 0.7 1.40 单 层 同 心 式 I 39 
25 | YQS-250-18.5 | 18.5 | 380 | 40.8 | 2Y | 82 |0.84| 2422 | 190 | 100 | 220 | 0.7 1.56 单 层 同 心 式 3 32 
26 | YQS-250-22 22 | 380 |479| 2Y | 83 | 0.84 | 2422 | 236 | 100 | 220 | 0.7 1.70 单 层 同 心 式 I 26 
27 | YQS-250-25 25 | 380 |53.8 | 2A | 84 |0.84| 2422 | 275 | 100 | 220 | 0.7 1.40 单 层 同 心 式 39 
28 | YQS-250-30 30 | 380 | 642 | 2A | 84.5 | 0.84 | 24/22 | 287 | 100 | 220 | 0.7 1.45 单 层 同 心 式 I 37 
29 | YQS-250-37 37 | 380 | 77.8| 2A | 85 |0.85| 2422 | 357 | 100 | 220 | 0.7 1.62 单 层 同 心 式 30 
30 | YQS-250-45 45 | 380 |94.1| Y | 85.5 085] 2422 | 417 | 104 | 220 | 1.0 0.85 19 单 层 同心 式 I 8 
31 | YQS-250-55 55 | 380 |114.5| Y 86 |0.85| 24/22 | 477 | 104 | 220 | 1.0 0.95 19 单 层 同心 式 7 
32 | YQS-250-63 63 | 380 |130.9| Y 86 |0.85| 2422 | 558 | 104 | 220 | 1.0 1.0 19 单 层 同 心 式 6 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

序号 型 号 | 额定 | 额定 | 突 定 | 绕组 | ;3 | ,x | 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | aR RH "W 

功率 | 电压 | 电流 | 联结 | QC a| mm | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 ZT] 绕组 形式 

kw) v | /A | 方式 | Z/Z, | mm | /mm | /mm | /mm | 漆包线 径 | 并 绕 根 数 » 

/mm n 

33 | YQS-250-75 75 | 380 |152.3| A 87 |0.86 | 2422 | 735 | 104 | 220 | 1.0 0.85 19 单 层 同 心 式 N 8 
34 | YQS-250-90 90 | 380 |182.8| A 87 | 0.86 | 24/22 | 840 | 104 | 220 | 1.0 0.95 19 单 层 同心 式 1 7 
35 | YQS-250-100 100 | 380 |203.1| A 87 |0.86| 2422 | 985 | 104 | 220 | 1.0 1.0 19 单 层 同 心 式 6 
36 | YQS-300-37 37 | 380 |77.8 | Y 85 |0.85| 2422 | 290 | 122 | 262 | 1.2 0.85 19 单 层 同心 式 _ 9 
37 | YQS-300-45 45 | 380 | 946| Y 85 | 0.85 | 24/22 | 325 | 122 | 262 | 1.2 0.95 19 单 层 同心 式 _ 8 
38 | YQS-300-55 55 | 380 |115.0| Y | 85.5 | 0.85 | 2422 | 370 | 122 | 262 | 1.2 1.0 19 单 层 同 心 式 I 7 
39 | YQS-300-63 63 | 380 |131.7| Y | 85.5 | 0.85 | 24/22 | 440 | 122 | 262 | 1.2 1.12 19 单 层 同心 式 t 6 
40 | YQS-300-75 75 | 380 |1541| Y 86 | 0.86 | 2422 | 525 | 122 | 262 | 1.2 125 19 单 层 同心 式 2 5 
41 | YQS-300-90 90 | 380 |183.8| A | 86.5 | 0.86 | 2422 | 655 | 122 | 262 | 1.2 1.0 19 单 层 同 心 式 了 
42 | YQS-300-110 110 | 380 |220.8| A 87 | 0.87 | 24/22 | 760 | 122 | 262 | 1.2 i12 19 单 层 同 心 式 _ 6 
43 | YQS-300-125 25 | 380 |249.5| 2Y | 87.5 | 0.87 | 2422 | 890 | 122 | 262 | 1.2 1.12 19 单 层 同 心 式 6 
44 | YQS-300-140 40 | 380 | 277.8| A 88 |0.87 | 24/22 | 915 | 122 | 262 | 1.2 1.25 19 单 层 同心 式 _ 5 
45 | YQS-300-160 60 | 380 |317.5| 2Y | 88 10.87 | 2422 | 1070 | 122 | 262 | 1.2 1.25 19 单 层 同心 式 _ 5 
46 | YQS-300-185 85 | 380 |367.1| 2Y | 88 |0.87| 24/22 | 1070 | 122 | 262 | 1.2 1.25 19 单 层 同 心 式 a 5 
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R A-24 YQS2 系列 充 水 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 






































































































































EKE 铁心 数据 定子 绕组 数据 
kW | V | /A | 方式 | ° Z/Z, | mm |/mm | mm |/mm| /mm n i 
1 | YQS2-150-3 3 |30 | 78 | Y | 74 |079| 1816 | 250 | 65 | 134 | 0.6 1.06 1 单 层 同心 交叉 式 A E ! 36 
2 | YQS2-150-4 4 |38 | 100 | Y | 76 |0.80| 1816 | 300 | 65 | 134 | 0.6 1.25 1 单 层 同心 交叉 式 Ta 30 
3 | YQS2-150-5.5 | 5.5 |380 | 133 | Y | 77.5 | 0.81 | 1816 | 340 | 65 | 134 | 0.6 1.40 1 单 层 同心 交叉 式 E ne 26 
4 | YQS2-150-7.5 | 7.5 |380 | 17.8 | Y | 78 |0.82| 1816 | 375 | 65 | 134 | 0.6 1.50 1 单 层 同心 交叉 式 x _ 23 
5 | YQS2-150-9.2 | 92 |380 | 212 | Y | 80.5 |0.82| 1816 | 395 | 65 | 134 | 0.6 1.60 1 单 层 同心 交叉 式 a ra 19 
6 | YQS2-150-11 11 |380 | 252 | Y 81 |0.82 | 18/16 | 470 | 65 34 | 0.6 1.70 单 层 同 心 交 叉 式 a d 16 
7 | YQS2-150-13 13 |380 | 29.7 81 |0.82| 1816 | 580 | 65 | 134 | 0.6 1.90 单 层 同心 交叉 式 x EN 13 
8 | YQS2-150-15 15 |380 | 34.1 81.5 | 0.82 | 1816 | 625 | 65 | 134 | 0.6 2.0 单 层 同心 交叉 式 a a 12 
9 | YQS2-200-4 4 | 380 | 10.0 76 |0.80| 1822 | 135 | 78 | 172 | 0.8 1.25 单 层 同心 交叉 式 4 is 5 ) 44 
10 | YQS2-200-5.5 | 5.5 | 380 | 13.4 77 |0.81| 1822 | 152 | 78 | 172 | 0.8 1.40 单 层 同心 交叉 式 ] ) 39 
11 | YQS2-200-7.5 | 7.5 | 380 | 17.8 78 |0.82| 1822 | 185 | 78 | 172 | 0.8 1.50 1 单 层 同心 交叉 式 E AE ) ; 32 
12 | YQS2-200-9.2 | 92 | 380 | 21.3 79 | 0.83 | 1822 | 210 | 78 72 | 0.8 1.60 1 单 层 同心 交叉 式 Er ) 28 
13 | YQS2-200-11 11 |380| 252 | Y | 80 |0.83| 1822 | 260 | 78 72 | 0.8 1.80 1 单 层 同 心 交 叉 式 a a 5 ) 28 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
2 2 2 1 子 心 | 铁心 | 铁心 | pa 线 规 
=; JJ =L 和 额定 额定 j | 绕组 效 谈 | h 定 / 转 f | 铁心 铁心 铁心 AM I "Pi ZD Ray ALI 
kk: ” | 功率 | 电压 | 电流 | 联结 | Co awl Wm | 长 度 | 内 径 | 外 径 | KE RUAA ARE) ”绕组 形式 
/kW | NV /A | 方式 ° Z lZ; /mm | mm | /mm | /mm /mm n y 
ETETE 2(1-10, 2-9) 
14 | YQS2-200-13 13 | 380 | 29.4 81 |0.83 | 1822 | 270 | 78 72 | 0.8 1.90 1 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 22 
AEEY 2(1-10, 2-9) 
15 | YQS2-200-15 15 | 380 | 33.3 81.5 | 0.84 | 1822 | 300 | 78 72 | 0.8 2.0 1 单 层 同心 交叉 式 1 (11-18) 20 
16 | YQS2-200-18.5 | 18.5 | 380 | 40.3 83 |0.84| 24/22 | 360 | 82 72 | 0.9 2.24 1 单 层 同 心 式 5 12 
17 | YQS2-200-22 22 | 380 | 47.7 83.5 | 0.84 | 24/22 | 435 | 82 72 | 0.9 2.50 i 单 层 同 心 式 EA 10 
18 | YQS2-200-25 25 |380| 538 | A 84 |0.84| 2422 | 500 | 82 72 | 09 2.0 单 层 同心 式 5 T 15 
19 | YQS2-200-30 30 |380 | 646 | A 84 |084| 2422 | 580 | 82 72 | 0.9 2.12 单 层 同心 式 | 13 
20 | YQS2-200-37 37 |380 | 79.2 | A | 84.5 | 0.84 | 2422 | 685 | 82 72 | 0.9 2.36 单 层 同心 式 a 11 
21 | YQS2-200-45 45 |380 | 946 | 2Y | 85 |0.85| 2422 | 725 | 82 72 | 0.9 2.24 单 层 同心 式 Fa 12 
22 | YQS2-250-11 11 |380 | 255 | A 79 | 0.83 | 24/22 140 | 98 | 220 | 0.9 1.40 单 层 同心 式 | 38 
23 | YQS2-250-13 13 | 380 | 227 | A 80 | 0.83 | 24/22 162 | 98 | 220 | 0.9 1.50 单 层 同心 式 7r 33 
24 | YQS2-250-15 15 | 380 | 335| A 81 | 0.84 | 24/22 180 | 98 | 220 | 0.9 1.60 单 层 同 心 式 3 30 
25 | YQS2-250-18.5| 18.5 | 380 | 39.8 | Y 83 |0.85| 2422 | 255 | 104| 220 | 1.0 2.50 单 层 同心 式 > "1 13 
26 | YQS2-250-22 22 |380 | 46.8 | Y 84 |085 | 2422 | 275 |104| 220 | 1.0 1.0 7 单 层 同 心 式 ar 12 
27 | YQS2-250-25 25 |380 | 526 | Y 85 |085 | 24/22 | 300 |104| 220 | 1.0 1:12 7 单 层 同心 式 aA 11 
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28 | YQS2-250-30 30 | 380 | 63.1 Y 85 | 0.85 | 24/22 370 | 104 | 220 0.75 19 单 层 同心 式 
29 | YQS2-250-37 37 | 380 | 76.0 Y 86 | 0.86 | 24/22 420 | 104 | 220 0.80 19 单 层 同心 式 
30 | YQS2-250-45 45 380 | 92.4 Y 86 | 0.86 | 24/22 475 | 104 | 220 0.90 19 单 层 同心 式 
31 | YQS2-250-55 55 380 ULT) Y 87 | 0.86 | 24/22 555 | 104 | 220 0.95 19 单 层 同心 式 
32 | YQS2-250-63 63 380 | 127.9 | A 87 | 0.86 | 24/22 645 | 104 | 220 0.75 19 单 层 同心 式 
33 | YQS2-250-75 75 380 | 149.7 | 2Y | 87.5 | 0.87 | 24/22 755 | 104 | 220 0.75 19 单 层 同心 式 
34 | YQS2-250-90 90 | 380 | 179.6|2A | 87.5 | 0.87 | 24/22 895 | 104 | 220 1.0 7 单 层 同心 式 
35 | YQS2-250-100 | 100 | 380 | 199.6 | 2Y | 87.5 | 0.87 | 24/22 970 | 104 | 220 0.90 19 单 层 同心 式 
36 | YQS2-300-55 55 380 | 113.0 | Y 86.5 |0.855| 24/22 450 | 122 | 262 1.12 19 单 层 同心 式 
37 | YQS2-300-63 63 380 | 1294 | A 86.5 |0.855| 24/22 520 | 122 | 262 0.90 19 单 层 同心 式 
38 | YQS2-300-75 75 380 | 1523 | A 87 | 0.86 | 24/22 585 | 122 | 262 0.95 19 单 层 同心 式 
39 | YQS2-300-90 90 |380 |181.7 | Y 875 | 0.86 | 24/22 680 | 122 | 262 1.40 19 单 层 同心 式 
40 | YQS2-300-110 | 110 | 380 |219.6| A 88 | 0.86 | 24/22 780 | 122 | 262 1.12 19 单 层 同心 式 
41 | YQS2-300-125 | 125 | 380 | 248.1 | 2Y 88 | 0.86 | 24/22 910 | 122 | 262 1.12 19 单 层 同心 式 
42 | YQS2-300-140 | 140 | 380 | 276.3 | A 88.5 | 0.87 | 24/22 935 | 122 | 262 1.25 19 单 层 同心 式 
43 | YQS2-300-160 | 160 | 380 |315.7 | 2Y | 88.5 | 0.87 | 24/22 1095 | 122 | 262 1.25 19 单 层 同心 式 
44 | YQS2-300-185 | 185 | 380 | 363.0 | 2Y 89 | 0.87 | 24/22 1095 | 122 | 262 1.25 19 单 层 同心 式 
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表 A-25 YQSY 系列 充 油 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 






































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | (66) | 因数 | BA | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 漆包线 径 | 并 绕 根 数 | 绕组 形式 — ik 
. | (%)| AE 数 从 人 蚀 比 作 TÈ y IEX 
kW | /vV /A | 方式 ZZ, /mm | /mm | /mm | /mm Ami > 

1 |YQSY100-11 | 1.1 | 380 | 34 | Y | 66 | 0.74 | 24/18 145 | 50 | 89 | 03 | 0.69 单 层 同心 式 —_ 52 
2 |YQsY100-1.5 | 15 | 380 | 44 | Y | 68 |076] 2418 | 180 | so | 89 | 03 | 075 单 层 同心 式 a 43 

PEPEE 2(1-9. 2-10) 
3 | YQSY100-1.5 | 1.5 | 380 | 44 Y | 68 | 0.76 18/16 185 50 92 | 0.25 0.80 PA 228 3 2 1 (11:18) 46 

ABRY- 2(1-9, 2-10) 
4 |YQSY100-2.2 | 2.2 | 380 | 6.2 Y | 70 | 077 18/16 250 50 92 | 0.25 0.93 单 层 交叉 子 1 (1118) 34 

BER 2(1-9. 2-10) 
5 |YQSY100-3 3 380 | 8.3 Y | 7Z | 077 18/16 295 50 92 | 0.25 1.0 单 层 交叉 对 1 (11-18) 29 
6 | YQSY200-4 4 380 | 100 | A 76 | 0.80 24/20 100 87 167 | 0.75 1.0 单 层 同心 式 66 
7 |YaQsY200.55 | 55 | 380 |136 | A | 77 |0.80| 24/20 135 | 87 | 167 | 075 | 118 单 层 同心 5 50 
8 |YQSY200-7.5 | 7.5 | 380 | 18.2 | A |77.5 | 0.81 24/20 160 87 | 167 | 0.75 .30 单 层 同心 式 E 42 
9 | YQSY200-9.2 | 9.2 | 380 | 221 | A | 78 | 0.81 24/20 185 87 | 167 | 0.75 .40 单 层 同心 式 | 36 
10 |YQSY200-11 11 380 | 26.3 | Y |78.5 | 0.81 24/20 215 87 167 | 0.75 .40 2 单 层 同心 对 a 18 
11 | YQSY200-13 13 | 380 | 305] A 79 | 0.82 24/20 240 87 167 | 0.75 .12 2 单 层 同心 式 Ta 28 
12 | YQSY200-15 15 380 | 347| A 80 | 0.82 24/20 290 87 167 | 0.75 25 2 单 层 同心 式 a 23 
13 | YQSY200-18.5| 18.5 | 380 | 42.6 | A | 80.5 | 0.82 24/20 345 87 167 | 0.8 .35 2 单 层 同心 式 n 21 
14 | YQSY200-22 22 | 380 | 4.7 | A 81 | 0.83 24/20 400 87 167 | 0.8 .18 3 单 层 同心 式 T 18 
15 | YQSY200-25 25 | 380 | 56.2 | A | 81.5 | 0.83 24/20 450 87 167 | 0.8 .30 3 单 层 同心 子 a 16 
16 | YQSY200-30 30 | 380 | 66.6 | A | 82.5 | 0.83 24/20 520 87 167 | 0.8 .40 3 单 层 同心 式 Si 14 
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17 | YQSY200-37 37 | 380 | 80.6 | A | 83 | 0.84 24/20 605 87 167 | 0.8 .30 单 层 同心 式 21 2 
18 | YQSY200-45 45 | 380 | 97.5 | A | 83.5 | 0.84 24/20 725 87 167 | 0.8 .30 单 层 同心 式 a 0 
19 | YQSY250-17 17 | 380 | 398 | Y 79 | 0.82 24/20 140 | 112 | 205 | 0.8 .25 单 层 同心 式 > 9 
20 | YQSY250-23 23 | 380 | 504 | Y 80 | 0.83 24/20 170 | 112 | 205 | 0.8 .40 单 层 同心 式 si 5 
21 | YQSY250-28 | 28 | 380 | 63.4 | Y | 81 | 0.83 24/20 220 | 112 | 205 | 0.8 35 单 层 同心 式 | 2 
22 | YQSY250-34 34 | 380 | 75.0 | 2Y | 82 | 0.84 24/20 250 112 | 205 | 0.8 .45 单 层 同心 式 a 21 
23 | YQSY250-40 | 40 | 380 | 87.6 | 2Y | 82.5 | 0.84 24/20 310 | 112 | 205 | 0.8 .30 单 层 同心 式 ~ 17 
24 | YQSY250-15 15 | 380 | 35.2 | A | 80 | 0.81 24/22 160 | 102 | 210 | 0.8 .40 Pa JAE Oz 1 33 
25 | YQSY250-18.5| 18.5 | 380 | 43.1 | A | 80.5 | 0.81 24/22 185 | 102 | 210 | 0.8 25 单 层 同心 子 a 29 
26 | YQSY250-22 22 | 380 | 50.3 | A | 81 24/22 215 | 102 | 210 | 0.8 .30 单 层 同心 式 人 25 
27 | YQSY250-25 25 | 380 | 56.5 | A | 8 24/22 245 | 102 | 210 | 0.8 .40 单 层 同心 式 "s 22 
28 | YQSY250-30 | 30 | 380 | 662 | A | 83 24/22 285 | 102 | 210 | 0.8 .30 单 层 同心 | 19 
29 | YQSY250-37 37 | 380 | 81.1 | A | 83.5 24/22 335 | 102 | 210 | 0.8 .25 单 层 同心 对 A 16 
30 | YQSY250-45 45 | 380 | 988.1 | A | 84 24/22 420 | 102 | 210 | 0.8 .30 单 层 同心 式 13 
31 | YQSY250-55 55 | 380 | 1184] 2A | 84 24/22 40 | 102 | 210 | 0.8 .20 单 层 同心 式 a 23 
32 |YQSY250-64 | 64 | 380 |137.0 | 2A | 84.5 24/22 550 | 102 | 210 | 0.8 .30 单 层 同心 子 20 
33 | YQSY250-75 75 | 380 | 158.7 | 2 A | 84.5 24/22 645 | 102 | 210 | 0.8 .40 单 层 同心 式 sii 17 
34 | YQSY250-90 90 | 380 |1893 |2A | 85 24/22 740 | 102 | 210 | 0.8 .35 单 层 同心 式 ss 15 
35 | YQSY250-110 | 110 | 380 12313 | 2A | 85 24/22 850 | 102 | 210 | 0.8 .30 单 层 同心 式 13 
36 |YQSY250-132 | 132 | 380 | 271.2 |2A | 86 24/22 1000 | 102 | 210 | 0.8 .45 单 层 同心 式 5 11 
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` I X > fe = A J 一 米 
表 A-26 YQSY 系列 改进 型 充 油 式 井 用 潜水 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
= š š | e 线 规 
序号 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 | 效率 | ga | 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | AR ZQ EBE 每 模 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 AE | a 楼 数 EE | 内 径 | 外 径 | 长 度 | 漆包线 径 | 并 绕 根 数 | 绕组 形式 AE hta 
:| (%) | 因数 REE i y 线 数 
/KW | /V /A | 方式 ZiZa /mm | /mm | /mm | /mm /mm n i 
COE SE" 2(1-9, 2-10) 
1 | YQSY-100-1.5 | 1.5 | 380 | 4.4 Y 68 | 0.76 18/16 170 | 50 | 92 | 0.25 0.75 1 单 层 交叉 式 1 (11-18) 50 
SEN 2(1-9, 2-10) 
2 | YQSY-100-2.2 | 2.2 | 380 | 6.2 Y 70 | 0.77 18/16 225 | 50. | 92 | 025 0.85 1 单 层 交叉 式 1 (11-18) 38 
N 2(1-9, 2-10) 
3 | YQSY-100-3 3 | 380 | 83 Y 71 | 0.77 18/16 285 | 50 | 92 | 025 1.0 1 单 层 交叉 式 1 (11-18) 30 
4 | YQSY-200-4 4 | 380| 99| Y 76 | 0.81 24/20 85 | 8 | 172 | 0.5 1.40 1 单 层 同心 式 Sa 39 
5 | YQSY-200-5.5 | 5.5 | 380 | 134| Y 77 | 0.81 24/20 95 | 87 | 172 | 0.5 1.50 1 单 层 同心 式 r 34 
6 | YQSY-200-7.5 | 7.5 | 380 | 17.8 | A 78 | 0.82 | 24/20 118 | 87 | 172 | 0.5 1.25 1 单 层 同心 式 a 48 
7 | YQSY-200-9.2 | 9.2 | 380 | 21.7 | A | 78.5 | 0.82 24/20 135 | 87 | 172 | 0.5 1.35 1 单 层 同心 式 A 42 
8 | YQSY-200-11 11 | 380 | 258| Y 79 | 0.82 24/20 i55 | 87 | 172 | 0.5 1.35 2 单 层 同心 式 a 21 
9 | YQSY-200-13 | 13 | 380 | 297 | Y | 80 | 0.83 | 2420 | 182 | 87 | 172 | 0.5 1.45 2 单 层 同心 式 n 18 
10 | YQSY-200-15 | 15 | 380 | 339| A 81 | 0.83 | 24/20 | 210 | 8 | 172 | 0.5 1.18 2 单 层 同心 式 i 27 
11 | YQSY-200-18.5 | 18.5 | 380 | 41.6 | A | 81.5 | 0.83 24/20 235 | 87 | 172 | 0.5 1.25 2 单 层 同 心 式 24 
12 | YQSY-250-15 15 | 380 | 349 | A | 80.5 | 0.81 24/22 135 | 102 | 210 | 0.8 1.30 2 单 层 同心 式 ren 39 
13 | YQSY-200-18.5 | 18.5 | 380 | 42.8 | A 81 | 0.81 24/22 160 | 102 | 210 | 0.8 1.45 2 单 层 同心 式 i 33 
14 | YQSY-250-22 | 22 | 380 | 497| A 82 | 0.82 24/22 185 | 102 | 210 | 0.8 1.25 3 单 层 同心 式 A 29 
15 | YQSY-250-25 | 25 | 380 | 551 | A | 83 | 0.83 | 2422 | 215 | 102 |210 | 0.8 1.35 3 单 层 同心 式 EA 25 
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16 | YQSY-250-30 | 30 | 380 | 64.6 | A 84 | 0.84 24/22 245 | 102 | 210 | 0.8 1.45 单 层 同心 式 i 22 
17 | YQSY-250-37 37 | 380 | 78.3 | A | 848.5 | 0.85 24/22 285 | 102 | 210 | 0.8 单 层 同心 式 19 
18 | YQSY-250-45 45 | 380 | 94.6 | A 85 | 0.85 24/22 335 | 102 | 210 | 0.8 1.35 单 层 同 心 式 Ee 16 
19 | YQSY-250-55 55 | 380 | 116 | 2A 85 | 0.85 24/22 400 | 102 | 210 | 0.8 1.35 单 层 同心 式 x. 26 
20 | YQSY-250-63 63 | 380 | 130 | 2A | 85.5 | 0.86 24/22 460 | 102 | 210 | 0.8 1.45 单 层 同心 式 A 23 
21 | YQSY-250-75 75 | 380 | 155 | 2A | 85.5 | 0.86 24/22 550 | 102 | 210 | 0.8 1.35 单 层 同 心 式 Si 9 
22 | YQSY-250-90 90 | 380 | 185 | 2A 86 | 0.86 24/22 660 | 102 | 210 | 0.8 . 单 层 同 心 式 a 6 
23 | YQSY-250-110 | 110 | 380 | 222 | 2 A 86 | 0.87 24/22 820 | 102 | 210 | 0.8 1.50 单 层 同 心 式 a 3 
24 | YQSY-250-125 | 125 | 380 | 252 | 2A | 86.5 | 0.87 24/22 885 | 102 | 210 | 0.8 1.40 单 层 同心 式 Aa 2 
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R A-27 QS 系列 充 水 式 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 

































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

Fa ma Os | 效率 | 功率 | ermi | 铁心 长 度 | 铁心 内 径 | 铁心 外 径 | 。 线 规 | g 每 联 
EW N TA 结 方式 (%) A Z Zi /mm /mm /mm /mm 2 288 mR 

QS25-25-3 3 380 | 7.5 Y 73 0.83 24 105 88 175 QYN1-1.06 | 单 层 同 心 式 37 
QS10-60-3 3 380 | 7.5 Y 73 0.83 24 105 88 175 QYN1-1.06 | 单 层 同 心 式 37 
QS15-15-3 3 380 | 7.5 Y 73 0.83 24 105 88 175 QYN1-1.06 | 单 层 同 心 式 37 
QS20-40-4 4 380 | 9.8 Y 74 0.84 24 124 88 175 QYN1-1.20 | 单 层 同 心 式 32 
QS30-30-4 4 380 | 9.8 Y 74 0.84 24 124 88 175 QYN1-1.20 | 单 层 同 心 式 32 
QS32-25-4 4 380 | 9.8 Y 74 0.84 24 124 88 175 QYN1-1.20 | 单 层 同心 式 32 
QS50-15-4 4 380 | 9.8 Y 74 0.84 24 124 88 175 QYN1-1.20 | 单 层 同 心 式 32 
QS18-65-5.5 5.5 380 3.1 Y 75 0.85 24 142 88 175 QYN1-1.35 单 层 同心 式 28 
QS32-40-5.5 5.5 380 3.1 d 75 0.85 24 142 88 175 QYNI-1.35 单 层 同心 式 28 
QS65-18-5.5 55 380 3.1 Y 75 0.85 24 142 88 175 QYNI-1.35 单 层 同心 式 28 
QS40-28-5.5 55 380 | 13.1 Y 75 0.85 24 142 88 175 QYN1-1.35 | 单 层 同 心 式 28 
QS30-50-7.5 75 380 | 17.4 Y 76 0.86 24 172 88 175 QYN1-1.50 | 单 层 同心 式 23 
QS40-30-7.5 7.5 380 | 17.4 Y 76 0.86 24 172 88 175 QYN1-1.50 | 单 层 同心 式 23 
QS50-25-7.5 7.5 380 | 17.4 Y 76 0.86 24 172 88 175 QYN1-1.50 | 单 层 同 心 式 23 
QS100-15-7.5 7.5 380 74 Y 76 0.86 24 172 88 175 QYN1-1.50 | 单 层 同心 式 23 
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16 | QS10-44-3 3 380 | 7.5 73 0.83 24 100 85 167 QYNI-0.96 有 层 同心 式 37 
17 | QS15-34-3 3 380 | 7.5 73 0.83 24 100 85 167 QYN1-0.96 EFO 37 
18 | QS65-10-3 3 380 | 7.5 73 0.83 24 100 85 167 QYNI-0.96 有 层 同心 式 37 
19 | QS100-6-3 3 380 | 7.5 73 0.83 24 100 85 167 QYNI-0.96 有 层 同 心 式 37 
20 | QS15-45-4 4 380 | 9.8 74 0.84 24 120 85 167 QYNI-1.12 有 层 同 心 式 3 
21 | QS25-30-4 4 380 | 9.8 74 0.84 24 120 85 167 QYNI-1.12 外 层 同 心 式 3 
22 | QS40-21-4 4 380 | 9.8 74 0.84 24 120 85 167 QYN1-1.12 外 层 同 心 式 3 
23 | QS65-13-4 4 380 | 9.8 74 0.84 24 120 85 167 QYN1-1.12 外 层 同 心 式 3 
24 | QS100-9-4 4 380 | 9.8 74 0.84 24 120 85 167 QYN1-1.12 有 层 同 心 式 3 
25 | QS15-55-5.5 5.5 380 3.1 75 0.85 24 155 85 167 QYNI-1.30 有 层 同心 式 25 
26 | QS25-40-5.5 5.5 380 | 13.1 75 0.85 24 155 85 167 QYNI-1.30 站 层 同心 式 25 
27 | QS40-28-5.5 5.5 380 3.1 75 0.85 24 155 85 167 QYNI-1.30 有 层 同心 式 25 
28 | QS65-18-5.5 5.5 380 | 13.1 75 0.85 24 155 85 167 QYNI-1.30 外 层 同 心 式 25 
29 | QS25-50-7.5 7.5 380 7.4 76 0.86 24 190 85 167 QYNI-1.50 有 层 同心 式 2 
30 | QS40-38-7.5 7.5 380 | 17.4 76 0.86 24 190 85 167 QYN1-1.50 外 层 同 心 式 > 
31 | QS65-25-7.5 7.5 380 | 174 76 0.86 24 190 85 167 QYNI-1.50 站 层 同 心 式 2 
32 | QS100-17-7.5 7.5 380 7.4 76 0.86 24 190 85 167 QYN1-1.50 有 层 同心 式 2 
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表 A-28 QX 系列 干 式 潜水 电 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 






























































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
pa ae a 0 ms 极 数 Fa Fë E 多 =m FARA 绕组 形式 线圈 节 距 每 联 
/kW /V /A | 方式 É Z /mm /mm /mm /mm ñ y mæ 
1 |QX6-15J 07 | 330 | 20 | Y |2 | 68 084] 24 60 65 25 5 1 单 层 同心 式 I. 86 
2 |QX10-10J 0.75 | 380 | 20 | Y |2] 6 |os4| 24 60 65 25 F] 1 单 层 同心 式 | 86 
3 |QX6-25-1.1 380 | 27 2 | 71 08] 24 72 70 28 EA 1 单 层 同心 式 68 
4 |QX10-18-1.1 380 | 27 | Y |2 7108] 24 72 70 28 e 1 单 层 同心 式 Ar m 
5 |QX15-14-1.1 2 | 71 |086| 24 72 70 28 rs 1 单 层 同心 式 | Di 68 
6 |QX25-9-1.1 2 | n |086| 24 n 70 28 a 1 [mem PU 68 
7 |QX40-6-1.1 2 | 71 |086| 24 n 70 28 re 1 [ymo] L? fes 
8 |QX10-24-1.5 2 | 7⁄4 |086| 24 92 70 28 5 1 单 层 同心 式 i 53 
9 |QX15-18-1.5 2 | 74 |086| 24 92 70 28 a 1 单 层 同心 式 53 
10 |QX25-12-1.5 2 | 74 |os6| 24 92 70 28 e 1 单 层 同心 式 53 
11 |QX40-8-1.5 2 | 74 |os6| 24 92 70 28 和 1 单 层 同心 式 | yi 53 
12 |QX10-34-2.2 2 | 76 |086| 24 90 82 45 EFi 1 单 层 同心 式 | 49 
13 | QX15-26-2.2 2 | 76 |086| 24 90 82 45 s 1 单 层 同 心 式 了 49 
14 |QX25-18-2.2 2 | 76 |os6| 24 90 82 45 r: 1 单 层 同心 式 | Y T, 49 
15 |QX40-12-2.2 2 | 76 |086] 24 90 82 45 s... 1 单 层 同心 式 l T 49 
16 |QX22-15J 2 | 7% |os6| 24 100 82 45 人 1 单 层 同心 式 | y 94 
17 |QX15-35-3 2 |785 |087| 24 115 82 45 En 1 单 层 同心 式 a 40 
18 |QX25-24-3 2 | 78.5 |087| 24 115 82 45 a 1 单 层 同心 式 _ 1 40 
19 |QX40-16-3 2 | 78.5 | 0.87 24 115 82 45 ma 1 单 层 同心 式 “en 40 
Pea aaga |2(1-9. 210) 
20 |QX120-10J 4 |795 | 087 | 36 170 110 75 08 12 。 | 单 层 交 叉 式 | ?4.2 230) 23 


















































° S87 ° 


R A-29 QY 系列 充 油 式 潜水 电 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 














































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

2 i a s Ta 极 数 全 T z 一 一 一 一 绕组 形式 AE 每 联 

kW | v | A | 方式 i mm | mm | mm | m | y E3 
1 | QY-3.5 22 380 5.7 2Y 2 | 72 | 0.82 24 100 82 45 0.75 1 单 层 同心 式 | 94 
2 | QY-7A 2 | 72 | 0.82 24 100 82 45 0.75 1 单 层 同心 式 a 94 
3 | QY-15 2 | 72 | 0.82 24 100 82 45 0.75 1 单 层 同心 式 T 94 
4 | QY-25 2 | 72 | 0.82 24 100 82 45 0.75 1 单 层 同心 式 a 94 
5 | QY-40A 2 | 72 | 0.82 24 100 82 45 0.75 1 单 层 同心 式 a 94 
6 | QY10-32-2.2 2 | 72 | 0.86 24 95 82 45 0.75 2 单 层 同心 式 T 47 
7 | QY15-26-2.2 2 | 72 | 0.86 24 95 82 45 0.75 2 单 层 同心 式 x 47 
& | QY25-17-2.2 2 | 72 | 0.86 24 95 82 45 0.75 2 单 层 同心 式 47 
9 | QY40-12-2.2 2 | 72 | 0.86 24 95 82 45 0.75 2 单 层 同心 式 i 47 
10 | QY65-7-2.2 2 | 72 | 0.86 24 95 82 145 0:75 2 单 层 同心 式 sO 47 
11 | QY100-4.5-2.2 2 | 72 | 0.86 24 95 82 145 0.75 p) 单 层 同心 式 P 47 
12 | QY-15-34-3 3 380 7.2 Y 2 | 74 | 0.86 24 120 82 145 0.80 2 单 层 同 心 式 T 38 





















































° 987 ° 





































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
P F 2 => ` ` ` APEN] 
序号 型 号 WE | 额定 | 额定 | 绕组 ,| 效率 | 功率 ET 铁心 | 铁心 | 铁人 | 线 规 J uum x BEE | 每 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 e Oe | a | W | 长 度 | 内 径 | se maae Dima] 绕组 形式 | ARIE oP 
/kW IV /A 方式 ° i /mm /mm /mm imm p > 7 
QY-25-24-3 3 380 | 72 Y 2 | 74 | 08] 24 120 82 45 | 080 2 单 层 同心 式 Di 
QY-40-16-3 3 380 | 72 Y 2 | 74 | 08] 24 120 82 45 | 080 2 单 层 同心 式 a 
QY-65-10-3 2 | 74 | 0.86 24 120 82 45 0.80 2 单 层 同心 式 A 
QY-100-6-3 2 | 74 | 0.86 24 120 82 45 0.80 2 单 层 同心 式 A 
EEN 1-12 
QY-3.5 2 | 72 | 0.86 24 95 78 43 0:75 2 单 层 同心 式 2-11 
QY-7 2 | 72 | 086 24 95 78 43 0.75 2 单 层 同心 式 
是 1-12 
QY-15 2 | 72 | 0.86 24 95 78 43 0.75 2 单 层 同心 式 2-11 
TERA 1-12 
QY-25 2 | 72 | 0.86 25 95 78 43 0.75 2 单 层 同心 式 2-11 
QY-40A 2 | 72 |08 | 26 95 78 4 | 075 2 单 层 同心 式 | PU 
QY15-36-3 2 | 74 |08 | 27 120 78 43 | 0.80 2 单 层 同心 式 A 
QY25-26-3 2 | 74 | 0.86 28 120 78 43 0.80 2 单 层 同心 式 a 
QY40-16-3 2 | 74 | 0.86 29 120 78 43 0.80 2 单 层 同心 式 | 





















































表 A-30 QDX. QD 系列 干 式 潜水 电 泵 用 单 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 

















































































































° L8T ° 







































































基本 数据 铁心 数据 E T 28 h 
序 ¿asas sasa |a ez pas bsp ass 线 规 py | 绕组 图 索引 
型 号 AFE | AE | AE F 功 变 Æ D 心 D 有 、 | 和 Zb z] a- HH; £ HA 
. saeia ai A ea |a k KE 内 径 | 外 径 | 小包 [ate Mi BREM 。 | 导体 ' 
/W | /V | /A < ' | /mm | /mm |/mm| 线 径 u I 数 数 页 人 码 
F /mm ç 
jg | 112/211/3-1014-9/5-8 68/63/54/42/26 |1012 
日 
Ce se Aj 20 23 072| 24 | 55 | 58 | 0 心 第 3 册 | 118 
式 
7-18/8-17/9-16/10-15/11-14 42/40/34/26/16 | 632 
jg | 112 2-113-10/4-9/588 53/49/43/33/21 | 796 
日 
Gs 0 655| 2oi | 29 074| 24 | 62 | 58 |110 心 有 有 3 册 | 118 
武 
7-18/8-17/9-16/10-15/11-14 40/37/32/24/15 | 592 
jg | 112/211/3-1014-9/5-8 50/47/40/31/19 | 746 
QDX3-14-0.37 Ë 
QDX6-10-037 |037| 220 | 3.8 | 电 077| 24 | 63 | 67 | 128 心 g 118 
QDX10-7-0.37 E 式 
7-18/8-17/9-16/10-15/11-14 42/39/34/26/16 | 628 
QDX3-18-0.55 g | T 122-113-104-9/5.8 40/37/32/25/15 | 596 
ae 0 r as — 0.79| 24 | 78 | 67 | 128 心 118 
I A 
OD 05 7-18/8-17/9-16/10-15/11-14 47/40/38/29/18 | 704 
e 1-12/2-11/3-10/4-9 50/50/42/42 | 736 
QDX3-15J = 
QDX6-9J 0.4 | 220 | 3.9 — 074| 24 | 60 | 65 | 125 心 第 106 
QD7.8-6.5J 起 动 绕组 式 
s 7-18/8-17/9-16/10-15 72/72/28/28 | 800 


° 887 ° 

































































— =+ LE. = ` >H 
R A-31 QW. WQ 系列 污水 电 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 型 号 额定 | 额定 | 绕组 ¿em | y | 定子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 a Se En 
ai | 电流 | 联结 a A | aa | WOW KEA 外 径 paag Dima) 。 绕组 形式 AE 
/V | /A | 方式 Ë Zi /mm |/mm | /mm ripa n } š: 
QW15-30-3 OZ-2 | 
1 | QW25-15-3 380 | 6.7 | Y 2 | 78.5 | 0.87 24 93 | 80 | 155 0.85 l 单 层 同心 式 43 
QW50-10-3 0.80 
QW10-45-4 QZz2 | 
2 | QW20-25-4 380 | 8.8 | Y 2 | 79.5 | 0.87 24 114 | 80 | 155 0.90 I 单 层 同心 式 _ 35 
QW70-10-4 0.95 
z2 
s. | 6000 3 380 |117| A | 2 |8s |087| 30 |105|116|210 1 l 单 层 同心 交叉 式 | 3 C01716、 2-15. 314) | 44 
QW45-15-5.5 $ : : Jos 1 RAU E 2 (17-30, 18-29) 
QW20-45-7.5 Z-2 
4 | QW50-22-7.5 380 |15.7| A | 2 | 82.5 | 0.88 30 125 |116| 210 1.0 | 单 层 同 心 交叉 式 | 2 n 37 
QW120-10-7.5 1.06 ` 
WQ10-15-1.5 _ H S= 
5 | WQ15-10-1.5 380136) Y |2 | 24 |os6| 18 | 85 | 72 | 130 0 1 单 层 交 又 式 fi A 74 
WQ25-7-1.5 i 
WQ15-15-2.2 F 
6 | WQ25-10-2.2 380 |51| Y 2 | 76 |oss| 18 | uo 72 | 130 ra 1 单 层 交叉 式 ` 58 
WQ35-7-2.2 š 
WQ12-25-3 QZ-2 EPET 
7 WO25-13-3 380 | 6.7 | Y 2 | 78.5 | 0.87 24 100 | 84 | 155 I IR 1 单 层 同心 式 _ 40 
WQ12-32-4 
8 | WQ20-22-4 380 | 8.8 | A 2 | 79.5 | 0.87 30 105 | 98 | 175 OZ l 单 层 同心 交叉 式 | 2 人 48 
WQ50-12-4 1.06 720s 19723) 





















































° 687 ° 


表 A-32 QWK、BQW 系列 矿 用 隔 爆 型 污水 电 泵 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 






































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 型 号 额定 | 额定 | 额定 | 绕组 a | pa | 定子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 线 规 Eon 每 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 极 数 | 效率 | 功率 | Mug | 长 度 | 内 径 | 外 径 ama DEPO AUER A E n 
; (%) | 因数 漆包线 径 | 并 绕 y [Ti 3 
/kW | /V | /A | 方式 ı |/mm |/mm|/mm | /mm P 
QWK6-22-1.5 5 EEES 
1 | QWK10-15-1.5 1.5 | 660 | 2.1 2 | 74 |0.86| 18 | 89 | 72 | 130 x 1 单 层 交叉 式 a wo 123 
QWK15-10-1.5 j 
QWK9-22-2.2 TER 
2 | QWK15-15-2.2 2.2 |660 | 2.9 2 | 76 |086| 18 |126| 72 | 130 n 1 单 层 交叉 式 i a 88 
QWK25-10-2.2 l 
QWK15-30-3 s 5 
3 | QWK25-15-3 3 |660 | 3.8 2 | 78.5 | 0.87 | 24 | 106 | 84 | 155 S l 单 层 同心 式 F 65 
QWK50-10-3 | 
WR QZY-2 3 (1-16, 2-15, 3-14) 
4 | QWK20-25-4 4 |660| 5.1 2 | 79.5 | 0.87 | 30 |113 |98 | 175 | 12 1 单 层 同心 交叉 式 2 (17230. 18-29) 42 
QWK70-10-4 
QWK30-22-5.5 QZY-2 eps 2(1-9、2-10 ) 
本 5.5 | 660 | 7.2 4 | 81 |083| 36 11271136| 210| os 2 =: 3 sÑ 1 (11-18) 43 
QWK20-45-7.5 QZY-2 
EES 2(1-9, 2-10 ) 
6 | QWK50-22-7.5 7.5 |660| 96| Y | 4 | 82 |083 36 |176 |136| 210 | 1.06 11 单 层 交叉 式 i (11-18) 32 
QWK120-10-7.5 1.12 
BQW6-30-2 QZY-2 EE 2(1-9, 2-10) 
T | BOW1520-2 2 |660|27| Y |2 | 76 [0.86f 18 | 60 |85]167| 083 1 单 层 交叉 式 i (11-18) 155 
BQW12-55-5.5 
BQW25-35-5.5 QZY-2 Ha a 3 (1-16, 2-15, 3-14) 
Š | AOWs0:18:5 5 5.5 |660 | 68 | Y | 2 815 087] 30 1105|116| 210 | os 2 单 层 同心 交叉 式 2 (17230. 18-29) 43 
BQW100-10-5.5 
BQW15-65-7.5 
BQW25-45-7.5 QZY-2 ENEE 3 (1-16, 2-15, 3-14) 
9 BOW65-25-7.5 7.5 |660| 90 | Y | 2 | 82.5 | 087 30 135 [116] 210 | 090 3 单 层 同 心 交叉 式 2 (1730. 18-29) 35 
BQW100-15-7.5 
BOWN 8013 QZY-2 3 (1-16, 2-15, 3-14) 
10 | BQW30-70-15 15 |660 180 Y | 2 | 84 |087 30 |165 [150| 260| Tos 3 单 层 同 心 交叉 式 2 (1730. 18-29) 21 
BQW50-55-15 





















































° 067 ° 



































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
额定 | 额定 | 额定 | 绕组 " 定子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 线 规 spg ID 
序号 开 | 号 AZE |AN -| WUE | = .| 效 谈 | rJ 了 A j: j _ _ ' . 线 n 每 联 
| 电压 | 电流 | 联结 aea AE A | gk KE | 内径 | 外 径 0246 Dis] 。 绕组 形式 — . 
kW | /V | /A | 方式 ü Š 1 |/mm |/mm | /mm /mm n 
BQW40-10023 QZY-2 3 (1-16, 2-15, 3-14) 
11 | BQW70-65-25 25 | 660 286 | Y f 2 | 86.5 | 087 | 30 |165 |150| 260| 20 5 单 层 同心 交叉 式 2 (1730. 13-29) 13 
BQW100-50-25 
BQW40-120-37 
BQW60-100-37 
12 | BQW70-90-37 37 |6601424| Y | 2 | 875 | 0.88 | 36 |195 |187| 327 L. 4 JUZA 1-14 26 
BQW100-70-37 i 
BQW170-40-37 
BQW50-130-45 
BQW80-90-45 QZY-2 ' 
13 45 |660| 一 2 | 88.5 | 0.88 | 36 |225 |187| 327 4 IUA 1-14 22 
BQW120-70-45 x Í 1.25 BURE 
BQW180-50-45 
BQW50-150-55 
BQW100-90-55 QZY-2 1 
i ; I IUA = 
14 BOW180:60-55 55 |660|61.8|2A | 2 | 885 | 0.88 | 36 | 200 |225 | 400 TA 3 UREE 1-14 32 
BQW300-40-55 
BQW60-200-75 
BQW120-120-75 QZY-2 I 
15 5 |660|88|2A 1 2 | 8 0.88 | 36 | 270 |225 | 400 4 IUA 1-14 24 
BQW200-70-75 | A 1.30 UE 
BQW300-50-75 
BQW100-150-100 
BQW150-120-100 QZY-2 . 
16 100 |660| 110| 2A | 2 | 89.5 | 0.88 | 48 | 250 | 300 | 520 8 W) 2 1-18 18 
BQW200-90-100 1.40 URE 
BQW300-60-100 
BQW100-200-160 
BQW150-150-160 QZY-2 
17 160 | 660| 175| 2A | 2 | 90.5 | 088 | 48 |315 |300 520 10 IUA 1-18 14 
BQW300-100-160 Í 1.45 kai 
BQW500-65-160 





















































表 A-33 YLB 系列 深井 和 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 



































































































































° T67 ° 

















基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

“Ë: + 2 RTE 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | 数 | (5%) | 因数 | 档 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 漆 包 | 并 说 | 线 重 | 绕组 形式 — 圈 数 | 组 aK EER ite aaa 
/kW | /V | /A | 方式 ' |/mm |;mm|/mm | 线 径 | 根 数 | /kg y S | 数 a 册 | 页 码 

/mm n u 

0.95 6.5 | 单 层 同 心 |3 (1-16, 2-15, 3-14) 3 |3 A 
YLB132-1-2| 5.5 | 380 | 20 | A |2|83.8|0.88 | 30 105 16 210] TO 68 | ZXR | 2 01730 18-29) 2 5 | 1 1 WH 176 

6.5 | 单 层 同 心 |3 (1-16、2-15、3-14)| 3 | 3 m 
YLB132-2-2| 7.5 | 380 | 15 | A |2 | 848 | 0.88 | 30 |125 |116 | 210 | 1.06 2 68 | 交叉 式 | 2 (1730, 18-29) 3 |3|137| 1 第 1 WH 176 
YLB160-12| 11 | 380 | 22 | A |2| 845 | 088] 36 | 85 | 160 | 290 p 2 | 8.2 [BUAR 1-14 6 l6 | 1 | 第 2 册 | 44 
YLB160-2-2| 15 | 380 | 30 | A |2| 855 | 0.88 | 36 | 100 | 160 | 290 Ei 2 | 8.6 | 双 层 释 式 1-14 6 16|12| 1 | 第 2 册 | 44 
YLB180-1.2| 185| 380 | 36 | A |2| 87 | 0.88 | 36 |105 | 182 | 327 i 11.1 BUAR 1-14 6 16| 21| 2 | 第 2 册 | 46 
YLB180-2-2| 22 | 380 | 42 | A |2| 875 | 088 | 36 |115 | 182 | 327 mi 2 | 12 [BAR 1-14 6 16|19| 2 | 第 2 册 | 46 
YLB200-1-2| 30 | 380 | ss | A |2| 88 | 0.88 | 36 |115 |210 |368 > 14.7 | XUZÆR 1-14 6 |6|16| 2 | 第 2 册 | 46 
YLB200-2-2| 37 | 380 | 70 | A |2| 88.5 | 088 | 36 | 135 | 210 | 368 15.4 | IUEI 1-14 6|6|14| 2 | 第 2 册 | 46 
YLB160-1-4| 11 | 380 | 23 | A |4| 86.5 | 0.85 48 |100 |187 |290 .18 79 | 双 层 一式 -11 4 |12| 27 | 2 | 第 2 册 | 108 
YLB160-2-4| 15 | 380 | 30 | A |4| 87.5 | 0.85 | 48 | 130|187|290| 13 82 | 双 层 释 式 -11 4 |12| 21 | 2 | 第 2 册 | 108 
YLB180-1-4|18.5| 380 | 37 | A |4| 88 | 0.86 | 48 | 120 |210 |327 11.4 | XUZÆR -11 4 |12| 20 | 2 | 第 2 册 | 108 
YLB180-2-4| 22 | 380 | 43 | A |4| 88.5 | 0.86 | 48 | 135 | 210 | 327 .12 2 11.3 | IEA -11 4 |12| 18 | 2 | 第 2 册 | 108 
YLB200-1-4| 30 | 380 | 59 | A |4| 89.5 | 0.87 | 48 | 125 | 245 | 368 1.3 2 14.1 | 双 层 释 式 -11 4 |12| 16 | 2 | 第 2 册 |108 
YLB200-2-4| 37 | 380 | 71 | A |4] 90 10.87 | 48 |155 | 245 | 368 5 10.2 | IUEI -11 4 |12| 13 | 2 | 第 2 册 |108 
YLB200-3-4| 45 | 380 | 86 | A |4] 90.5 | 0.87 | 48 |185 |245 |368| 1.3 3 16.9 | IUEI -11 4 |12| 11 | 2 | 第 2 册 |108 
YLB250-1-4| 55 | 380 | 97 | A |4] 91 | 0.88 | 60 |145 |300 | 445 s j 16 | XUZ 1-14 5 |12| 9 | 2 | 第 2 册 |136 
YLB250-2-4| 57 | 380 | 123| A |4| 91.5 | 0.88 | 60 |185 |300 | 445 Pei 15.3 | XUZ 1-14 5 |12| 7 | 2 | 第 2 册 |136 
YLB250-3-4| 90 | 380 |167| A |4] 91.5 | 0.88 | 60 |215 |300 | 445 a 26.5 | WJ= sÀ 1-14 5 |12| 6 2 | 第 2 册 | 136 
YLB280-1-4| 110 | 380 | 202| A |4] 92 | 0.88 | 60 |200 |330 |493| 1.25 4 35.2 | W.|= oK 1-14 5 |12| 12 | 4 | 第 2 册 | 138 
YLB280-2-4| 132 | 380 | 241| A 92 | 0.88 | 60 |240 |330 |493| 14 4 | 39.6 | XUZ 1-14 5 |12| 10 | 4 | 第 2 册 | 138 




































































° TOT ° 


K A-34 JLB2 系列 深井 泵 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 


















































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
线 规 绕组 图 索引 
序号 | 型 号 额定 | 额定 | 额定 | 绝缘 定子 铁心 | 铁心 | 铁心 每 台 线圈 每 组 线圈 每 联 并 联 
功率 电压 | 电流 | 极 数 | 起 槽 数 长 度 | 内 径 | 外 径 | 漆包线 径 Jf? 绕组 形式 | RE 节 距 “| 圈 数 | 组 数 | o | 路 数 | 所 在 
等 级 1&t22<4% 根 数 I% = 页 公 
/kW /V /A Z, /mm | mm |/mm | /mm /kg y S u a 分 册 | A5 
n 
0.95 2 E jete 

1 | JTB2-42-2 5.5 380 |112| 2 | E 24 110 |110 | 210 i0 i 单 层 同心 式 | 5.2 I 2 6 29 1 | 第 1 100 
2 | JLB2-61-2 11 380 | 23 | 2 E 36 80 182 | 331 1.12 3 WZA 17.6 1-14 6 6 15 1 | 第 2 44 
3 | JLB2-62-2 15 380 | 31 | 2 E 36 90 182 | 331 1.12 4 SUEN 16.7 1-14 6 6 12 1 | 第 2 44 
4 | JLB2-63-2 | 18.5 380 | 38 | 2 | E 36 100 | 182 | 331 1.18 2 双 层 车 式 17.4 1-14 6 6 22 2 | 第 2 46 
5 | JLB2-64-2 22 380 | 45 | 2 | E 36 120 | 182 | 331 1.3 2 双 层 车 式 19.8 1-14 6 6 20 2 | 第 2 46 
6 | JLB2-61-4 11 380 | 22 | 4 E 36 90 |210 | 331 i I HZA 12.6 1-8 3 12 | 21 1 | 第 2 80 
7 | JLB2-62-4 15 380 | 30 | 4 | E 36 120 | 210 | 331 1.25 3 MEŽA 13.5 1-8 3 12 | 16 1 | 第 2 80 
8 | JLB2-71-4 18.5 380 | 38 | 4 E 48 85 | 245 | 368 1.12 2 双 层 蔷 式 16.2 1-11 4 ]2 16 2 | 第 2 108 
9 | JLB2-72-4 22 380 | 45 | 4 E 48 100 | 245 | 368 1.25 p) WZA 17.8 ]=]1 4 ]2 [22 2 | 第 2 108 
10 | JLB2-73-4 30 380 | 59 | 4 | E 48 125 | 245 | 368 1.4 2 WEI 19.5 1-11 4 12 | 18 2 | 第 2 108 
11 | JLB2-74-4 40 380 | 77| 4| E 48 180 | 245 | 368 1.12 2 WZI | 20.5 1-11 4 12 | 26 4 | 第 110 
12 | JLB2-75-4 45 380 | 85 | 4 | E 48 210 | 245 | 368 1.25 2 XUZ | 22.9 1-11 4 12 | 22 4 | 第 2 110 
13 | JLB2-81-4 55 380 | 106| 4 | E 48 185 | 250 | 405 1.3 3 双 层 车 式 39 1-12 4 12 | 23 4 | 第 116 
14 | JLB2-82-4 75 380 | 144| 4 | E 48 240 | 250 | 405 1.3 4 双 层 车 式 | 43.8 1-12 4 12 | 17 4 | 第 2 116 
15 | JLB2-83-4 100 380 | 190| 4 | E 48 290 | 250 | 405 1.25 6 双 层 和 至 式 55 1-12 4 12 | 14 4 | 第 2 116 
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表 A-35 YZR 系列 起 重治 金 用 三 相 异 步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 





































































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
线 规 、 o | 绕组 图 索引 、 每 | 2 
T) 型 号 | 撤 定 | 额定 | 家 | 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 二 FE 线圈 | 每 组 | 线 轩 | 每 联 | 并 联 | 绕组 广 : 线 规 线圈 |y DER Z 
T 功率 | 电压 数 Ruby | 长 度 | 内 径 | 外 径 Ra 并 绕 绕组 形式 | 节 距 | 圈 数 | 组 数 ir 路 数 | 联结 | 所 在 | 页 a 绕组 形式 节 距 币 | 路 数 联 
人 kW | /V ZZ, |/mm | /mm | mm |12 根 数 y sS ul a | 方式 分 册 | 码 y 数 | 4 | 结 
/mm | n “El 
1 [YZR-112M-6 | 1.5 | 380 | 6 | 45/36 | 95 | 127 | 182 | 0.75| 1 [XURÆX] 1-8 x x< 42 | 1 | Y | 第 2 册 |178 w 单 层 链 式 -6 14| 1 |Y 
2 |YZR-132M1-6| 2.2 | 380 | 6 | 45/36 | 100 | 148 | 210 |0.95 | 1 ZÆ] 1-8 x xÑ 3M | 1 | Y | 第 2 册 |178| 2-1.12 | 单 层 链 式 -6 15| 1 |Y 
3 |YZR-132M2-6| 3.7 | 380 | 6 | 45/36 | 150 | 148 | 210 |0.85 | 2 [WV] 1-8 I ° 24 | 1 | Y | 第 2 册 |178| 2-1.12 | 单 层 链 式 -6 15 | p| Y 
4 |YZR-160M1-6| 5.5 | 380 | 6 | 54/36 | 115 | 182 | 245 | 1.0 | 1 ZÆ] 1-9 3 8 |40| 2 | Y | 第 2 册 |194| 3-1.0 | 单 层 链 式 -6 22 | ZY 
5 |YZR-160M2-6| 7.5 | 380 | 6 | 54/36 | 150 | 182 | 245 |1.10| 1 [WZ] 1-9 3 8|]30 | 2 | Y | 第 2 册 |194| 3-1.0 | 单 层 链 式 -6 22 2 Y 
6 |YZR-160L-6 | 11 | 380 | 6 | 5436 |210 | 182 | 245 |0.95| 2 | 双 层 羞 式 | 1-9 | 3 8|22| 2 | Y | 第 2 册 |194| 3-1.0 | 单 层 链 式 -6 2 2 | Y 
7 |YZR-180L-6 | 15 | 380 | 6 | 5436 |200 | 210 | 280 | 0.9 | 2 | 双 层 羞 式 | 1-9 | 3 8|28| 3 | Y | 第 2 册 |196| 3-1.30 | 单 层 链 式 -6 6| 2 |Y 
8 |YZR-200L-6 | 22 | 390 | 6 | 54/36 | 200 | 245 | 327 |1.25| 2 [XUZ] 1-9 | 3 8 |24| 3 | Y | 第 2 册 |196| 4-1.25 | 单 层 链 式 -6 | 3 Y 
9 |YZR-225M-6 | 30 | 380 | 6 | 54/36 | 255 | 245 | 327 | 1.40| 2 | 双 层 闭 式 | 1-8 | 3 8|20| 3 | Y | 第 190| 4-1.25 | 单 层 链球 -6 9] 3 |Y 

N > PA 2R W E n 
10 |YZR-250M1-6| 37 | 380 | 6 | 72/54 |280 |280 | 368 130| 3 | 双 层 释 式 |1-11| 4 | 18 | 14 | 3 | Y | 第 2 册 |216| 314 |PEEX|20-9. 2-10) | 3 | Y 

1-1.30 式 1 (11-18) 

单 层 交 -9、2- 
11 [YZR-250M2-6| 45 | 380 | 6 | 72/54 | 330 | 280 | 368 | 140| 3 | 双 层 看 式 | 1 4 | 18 | 12 | 3 | Y | 第 2 册 |216| 3150 | 于 区 和 2912| 3 fy 
12 |YZR-280S-6 | 55 | 380 | 6 | 72/48 |285 | 310 | 423 T 3 XUZÆ]| 1-12 | 4 8|24| 6 | Y | 第 2 册 |226| 6-1.30 | WJ: Ç 1-9 2| 3 |Y 
13 |YZR-280M-6 | 75 | 380 | 6 | 72/48 |360 | 310 | 423 I| 双 层 释 式 | 1-12 | 4 8|118| 6 | Y | 第 2 册 |226| 6-1.30 | WJ#š s K 1-9 pa 3. | Y 
14 |YZR-160L-8 | 7.5 | 380 | 8 | 5436 |210 | 182 | 245 |1.18] 2 | 双 层 羞 式 | 1-7 3 z 14 | 1 | Y | 第 2 册 |254| 2-1.18 | WJ À 1-5 24| 2 |Y 
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( 续 ) 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
序 2 "aa las] RA Ial y lyg | 绕组 图 索引 每 | 绕 
号 | 型 也 pE GUE b EET DQ. Dou Pk: 线圈 | 每 组 | 线圈 | 每 联 | 并 联 | 绕组 | 7a 线 规 线圈 |g | 并 联 | 5 
功率 | 电压 | 数 | R | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 漆 包 [ 并 绕 | 绕 组 形式 | 节 距 圈 数 | 组 数 | 碳 数 | 路 数 | 联结 所 在 | 页 | /mmm 绕组 形式 | TE 币 | 路 数 | 联 
人 kW | /V ZZ, |/mm | /mm |/mm | 线 径 | 根 数 | S | u a | 方式 ` , y| a 
15 |YZR-180L-8 | 11 | 380 | 8 | 6048 | 200 | 210 | 280 |1.06| 2 |WJšassN| 1-8 x x 24 | 2 | Y | 第 2 册 |262| 3-1.25 | 单 层 链 导 -6 14| 2 |Y 
16|YZR-200L-8 | 15 | 380 | 8 | 60/48 | 200 | 245 | 327 | 1.12 双 层 全 式 | 1-8 x x 20 | 2 | Y | 第 2 册 |262| 4-1.30 | ŽERNE -6 12| 2 |Y 
17 |YZR-225M-8 | 22 | 380 | 8 | 60/48 | 255 | 245 | 368 o DUZÆI| 1-7 > 3 16 | 2 | Y | 第 2 册 |258| 4-1.30 | 单 层 链 开 -6 12| 2 |Y 
1.40 = = 3 | 12 入 3-1.40 | Egg 
18 YZR-250M1-8 30 | 380 | 8 | 60/48 | 280 | 280 | 368 | 1 30 BUZI 1-8 | 3 |3| 121 2 | YI 第 2 册 |j262| 1.130 | 单 层 链 式 -6 11| 2 |Y 
19 YZR-250M2-8| 37 | 380 | 8 | 6048 | 350 | 280 | 368 | 1.30| 4 [auzat] 18] 3 | 2 | 10 | 2 | Y | 第 2 册 |262| 1150 | 单 层 链 式 | 16 10|2|Y 
20 |YZR-280S-8 | 45 | 380 | 8 | 72/54 | 285 | 310 | 423 上 As] 1-9 | 3 | 24 | 18 | 4 | Y | 第 2 册 |272| 6-1.40 | UREI -7 10| 2 |Y 
21|YZR-280M-8 | 55 | 380 | 8 | 72/54 | 360 | 310 | 423 | 1.25 双 层 在 式 | 1-8 | 一 | 一 1614 | Y | 一 | 一 | 64140 | IURE -7 10| 2 |Y 
22 |YZR-315S-8 | 75 | 380 | 8 | 72/96 | 340 | 400 | 493 pe BUZA] 1-8 | 一 | 一 |14|4|Y| 一 | 一 |2.24x16| 双 层 波 绕 KEY 
23 |YZR-315M-8 | 90 | 380 | 8 | 72/96 | 430 | 400 | 493 a, 双 层 受 式 | 1-8 | — | — |12| 4 | Y| 一 | 一 |224x16| 双 层 波 绕 i E y 
24 |YZR-280S-10 | 37 | 380 |10| 60/75 | 325 | 310 | 423 | 1.30 UZAIR] 1-6 | 2 | 30 | 30 | 5 | Y | 第 2 册 |294|2.8 x 12.5| IURE 1-8 2 | ty 
25 |YZR-280M-10| 45 | 380 |10| 60/75 | 370 | 310 | 423 | 1.18 双 层 番 式 | 1-6 | 2 | 30 | 26 | 5 | Y | 第 2 册 |294|2.8 x 12.5| BUZE 1-8 2. 1 | Y 
26 |YZR-315S-10 | 55 | 380 |10| 75/90 | 340 | 400 | 493 : 双 层 释 式 | 1-8 | 一 | 一 | 18 | 5 | Y | 一 | 一 |2.24x16| 双 层 波 绕 O 2| 1 |Y 
27 |YZR-315M-10| 75 | 380 |10| 75/90 | 430 | 400 | 493 | 1.40 WUZE] 1-8 | — | — | 14 | 5 | Y | 一 | 一 |2.24x16| 双 层 波 绕 o 2Y 
28 |YZR-355M-10| 90 | 380 |10| 90/105 | 380 | 460 | 560 TE DAJ sN 1-9 | 3 | 30 | 26 | 10 | Y | 第 2 册 |314|3.15 x 16| 双 层 波 绕 TT 29 y 
29 |YZR-355L1-10| 110 | 380 |10| 90/105 | 470 | 460 | 560 1 双 层 看 式 | 1-9 | 3 | 30 |22 |10| Y | 第 2 册 |314|3.15 x 16 | 双 层 波 绕 2|1|Y 
30 |YZR-355L2-10| 132 | 380 |10| 90/105 | 540 | 460 | 560 | 1.40 双 层 受 式 | 1-9 | 3 | 30 | 18 | 10 | Y | 第 2 册 |314|3.15 x 16| 双 层 波 绕 > 2 i i 



















































































表 A-36 YZR2 系列 起 重 冶金 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
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基本 数 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 

R 线 规 . "w 到 索引 线 规 

序号 型 号 ”| 额定 | 额定 铁心 | 铁心 铁心- 一 一- z| 每 组 | 线圈 |。 — 绕 圈 

功率 | 电压 | y 长 度 | 内 径 | 外 径 | 漆 包 | 并 绕 | 绕组 形式 | 节 距 | 圈 数 | 组 数 漆 包 | 并 绕 | 绕组 形式 | qH 

/kW | /V /mm | /mm | /mm | 线 径 | 根 数 y S u 页 码 | 线 径 “| 根 数 y 

/mm n /mm n 

YZR2-100L-4 | 22 | 380 100 | 102 | 155 i I 双 19| 3 |12 86 | 10 | 3 [XEZER] 1-6 

YZR2-112M-4 | 3.0 | 380 85 |124 | 182 | 0.75 | 2 | 双 19| 3 |12 8 | 090 | 4 [XEZER] 1-6 
0.85 | 1 0.85 

YZR2-112M2-4 | 4.0 | 380 105 | 124 | 182 | 085 | T fax 19| 3 |12 86 | 08] | 22 XZR] 1-6 

YZR2-132M1-4| 5.5 | 380 110 | 138 | 210 a I 双 19| 3 | 1 88 | 095 | 5 | 双 层 车 式 | 1-6 
0.85 | 1 0.95 n. 

YZR2-132M2-4 | 6.3 | 380 120 | 138 | 210 og0 | 1 双 1-9 | 3 12 88 090 32 | WJ | 1-6 

YZR2-160M1-4 | 7.5 | 380 110 | 165 | 245 | 0.85 | 2 | 双 142] 4 | 1 114| 085 | 4 [WE | 1-9 

YZR2-160M2-4| 11 | 380 45 | 165 | 245 I 双 1-12| 4 | 12 114| 112 | 3 XEZER] 1-9 

YZR2-180L-4 | 15 |380 80| 165 | 245 | 112 | 2 | 双 142] 4 | 1 114| 112 | 3 MES | 1-9 
106 | 2 ks. 

YZR2-160L-4 | 22 | 380 80 | 195 | 280 iig | 1 双 1-11| 4 12 108 | 1.12 3 WEEK | 1-9 
132 | 2 BEM 

YZR2-200L-4 | 30 | 380 75 | 230 | 327 | 20 | + 8 L111| 4 |12 108| 140 | 4 XEZER] 1-9 
132 | 3 1.18 ss: 

YZR2-225M-4 | 37 | 380 230 | 230 | 327 140 | 1 双 1-12| 4 12 114| 125 33 | WJ | 1-9 

YZR2-250M-4 | 45 | 380 220 | 250 | 368 | 118 | 3 | 双 115| 5 | 12 140 | 32 | 3UZÆ | 1-12 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
线 规 纤细 网 支吾 线 规 
六 中 =G VE y ee A Essl, 二 | ai 
功率 | 电压 | yy | 子 模 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 让。 e 绕组 形式 | 节 数 | 组 数 | 二 yo R EZE | 二 二 | 6; -22 | 绕组 形式 | 节 距 | 让 yr KA 
AW | NV |“ | Z/Z, | /mm| mm | /mm I u y | 8 | u (PH a | 分 册 un q x y EA 
































































































































13 |YZR2-250M2-4| 55 |380 | 4 | 60/48 | 270 | 250 | 368 | 1.25 | 3 | 双 层 受 式 |1-14| 5 | 12 | 18 | 4 | 第 2 册 |138| 1.50 4 | 双 层 著 式 | 1-12 | 13 | 4 
14 |YZR2-280S1-4 | 63 | 380 | 4 | 60/48 |280 | 290 | 423 | 132 | 5 uzga] 1-14] 5 | 12 | 18 | 4 | 第 2 册 | 138 hs 66 | 双 层 释 式 | 1-13 | 7 | 2 
15 |YZR2-280S2-4 | 75 | 380 | 4 | 60/48 | 260 | 290 | 423 | 140 | 5 | 双 层 羡 式 |1-14| 5 | 12 | 16 | 4 | 第 2 册 | 138 a 66 | 3J | 1-13 | 6 | 2 
1.40 | 4 B A 1.50 == =b 
16 |YZR2-280M-4 | 90 |380 | 4 | 60/48 | 300 | 290 | 423 | 132 | 2 XUZ |1-14| 5 12 | 14 | 4 | 第 2 138| 140 66 | 双 层 老式 | 1-13 | 7 | 2 
17 |YZR2-315S-4 |110 | 380 | 4 | 96/72 | 290 | 340 | 439 | 1.32 | 6 | XUZÆŠ | 1-23| 一 | — | 8 4 一 | 一 |3.15x16| 2 | XUZÆJ | 1-19 | 2 
18 |YZR2-315M-4 |132 |380 | 4 | 96/72 | 370 | 340 | 439 | 1.40 | 7 [XÆ |1-24| 一 | — | 6 | 4 一 | 一 |3.15x16| 2 | XUŽÆJ | 1-19 | 2 
19 |YZR2-112M1-6| 1.5 |380 | 6 | 4536 | 85 | 124 | 182 | 0.90 | 1 [XUZ] 1-8 > : 46 | 1 | 第 2 册 |178 1.0 2 | XUA | 1-6 6 
0.75 | 1 E 3 9 n =s ge ss 
20 |YZR2-112M2-6| 2.2 | 380 | 6 | 45/36 | 105 | 124 | 182 | 071 | 1 XUZ | 1-8 2 9 |36| 1 | 第 2 178 1.0 2 | XUA | 1-6 6 
3 9 m 0.95 = Sos 
21 |YZR2-132M1-6| 3.0 | 380 | 6 | 45/36 | 85 | 148 | 210 | 0.85 | 2 | XUZÆIŇ] 1-8 > 9 | 34] 1 第 2 178 10 22 | XUZÆ | 1-6 3 
22 |YZR2-132M2-6| 4.0 | 380 | 6 | 45/36 | 105 | 148 | 210 | 0.95 | 2 | 双 层 又 式 | 1-8 > xÇ 28 | 1 | 第 2 册 | 178] 0.95 3 | XUZ | 1-6 8 
23 |YZR2-160M1-6 | 5.5 | 380 | 6 | 54/36 | 110 | 182 | 245 | 0.85 | 1 | 双 层 羞 式 | 1-9 3 18 | 56 | 3 | 第 2 196| 0.90 4 | 双 层 去 式 | 1-6 | 21| 2 
24 |YZR2-160M2-6| 7.5 | 380 | 6 | 54/36 | 145 | 182 | 245 | 0.85 | 2 I XUZÆ]| 1-9 | 3 |18 | 28 | 2 | 第 2 194| 0.90 4 | DUZA | 1-6 | 21 | 2 
25 |YZR2-160L-6 | 11 |380| 6 | 54/36 | 190 | 182 | 245 | 0.95 | 2 | 双 层 三 式 | 1-9| 3 |18 |22| 2 | 第 2 194 1.0 3 | 双 层 老式 | 1-6 | 22 | 2 
26 |YZR2-180L-6 | 15 | 380 | 6 | 5436 | 200 | 210 | 280 | 095 | 2 | 双 层 簿 式 | 19 | 3 | 18 | 28 | 3 | 第 2 册 |196| 106 32 | 双 层 释 式 | 1-6 | 16 | 2 
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YZR2-200L-6 | 22 |380| 6 | 72/54 | 185 | 245 | 327 118 | 1 IJZ | 1-12| 4 18 | 22 | 3 | 第 224| 1.25 4 | WJ K 

YZR2-225M-6 | 30 | 380 | 6 | 72/54 | 240 | 245 | 327 e I IJZ | 1-12| 4 18 | 16 | 3 | 第 2 224| 1.32 4 | WJ K 

YZR2-250M1-6| 37 | 380 | 6 | 72/54 | 250 | 280 | 368 | 1.32 | 3 |XUZÆJ|1-12| 4 18 | 14 | 3 | 第 2 224| 1.50 4 | WJ K 

YZR2-250M2-6 | 45 | 380 | 6 | 72/54 | 300 | 280 | 368 TA 1 JUZI] 1-12) 4 |18 |12| 3 | 第 2 册 |224| 1.50 4 | WJ K 

YZR2-280S1-6 | 55 | 380 | 6 | 72/54 | 230 | 310 | 423 站 3 XUZ] 1-12| 4 | 18 |26| 6 | 第 2 册 |226| 1.32 6 | WJ sÉ 
125 | 2 == aie 1.40 1 

YZR2-280S2-6 | 63 | 380 6 | 72/54 | 260 | 310 | 423 | 13 | 1 JUZI] 1-12) 4 | 18] 22 | 6 | 第 2 册 |226 150 4 XJ K 
t32 | 2 == = 1.40 4 

YZR2-280M-6 | 75 | 380 | 6 | 72/54 | 320 | 310 | 423 | p30 | 1 | 双 层 恒 式 |L12| 4 | 18 | 20 | 6 | 第 2 肌 |226| 150 2 PUA 

YZR2-315S-6 | 90 |380| 6 | 90/72 | 300 | 370 | 493 nE x DJA) 1-14| 一 | — | 14 | 6 一 | 一 |3.15x16| 2 | WJE#K 

YZR2-315M-6 |110 |380 | 6 | 90/72 | 380 | 370 | 493 t I [WJ | 1-14| 一 | — | 12 | 6 一 | 一 |3.15x16| 2 | 双 层 合式 

3 6 A 0.95 2 es 

YZR2-160L-8 | 7.5 | 380 | 8 | 5436 | 190 | 182 | 245 | 085 | 2 | 双 层 和 至 式 | 1-7 > 18 |28| 2 | 第 2 256 10 1 HUZA 

YZR2-180L-8 | 11 | 380 | 8 | 60/48 | 200 | 210 | 280 | 112 | 1 puea] 1.7| 3 | 12 | | 2 | 第 2 册 |258| 118 | 2 |uar 
1.06 | 1 2 12 i12 2 

YZR2-200L-8 | 15 |380| 8 | 72/54 | 185 | 245 | 327 a | WEZER) 1.9 | 3 | 24 | 38 | 4 | 第 2 册 |272| 140 | 4 IEA 

YZR2-225M-8 | 22 |380| 8 | 72/54 | 240 | 245 | 327 | 1.06 | 2 |XUŽZÆJ| 1-9 3 24 | 28 | 4 | 第 2 272| 1.40 4 | WJ K 

YZR2-250M1-8| 30 |380 | 8 | 72/54 | 250 | 280 | 368 | 1.25 | 4 |XUZÆJ| 1-9 3 24 | 12 | 2 | 第 2 270 ne ; VUZ 

1.40 | 3 aa 1.32 4 aa 

YZR2-250M2-8 | 37 | 380 | 8 | 72/54 | 300 | 280 | 368 | 133 | 1 JUZA] 1-8 | 一 | — | 10| 2 一 | 一 140 2 OREN 
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( 续 ) 
基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
s" i ' N 、 线 规 | pe 、 | 绕组 图 索引 线 规 ' A 
序号 型 号 额定 | 额定 极 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 EZ) DE], | 5881 | 每 组 | 线圈 每 联 并 联 一 = za DÆ 绕 圈 每 联 并 联 
功率 | 电压 数 子 模 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 线 径 根 数 绕组 形式 | TPB | 圈 数 | 组 数 HiX 路 数 | 所 在 页 码 IZ 根 数 绕组 形式 | WE 币 数 路 数 
/kW| /V Z/Z, |/mm | /;mm | /mm | 7 £ y S “ | a 分 册 办 们 | 4 y a 
/mm /mm n 
42 |YZR2-280S-8 | 45 | 380 | 8 | 72/54 | 260 | 310 | 423 2 | 第 2 册 | 270 P: > xM ss | 1-6 | 20 | 2 
43 |YZR2-280M-8 | 55 |380 | 8 | 72/54 | 320 | 310 | 423 2 |# 2 270 1 3 IUZÆ | 1-6 | 2 J 
44 |YZR2-315S1-8 | 63 | 380 | 8 | 72/96 | 300 | 370 | 493 2 | 第 2 册 |270|2.5x16 | 1 | XJZÆ | 1-13 | 2 
45 |YZR2-315S2-8 | 75 |380 | 8 | 72/96 | 330 | 370 | 493 2 | 第 2 册 |270|2.5x16 | 1 | Wak | 1-13 | 2 
46 |YZR2-315M-8 | 90 |380| 8 | 72/96 | 380 | 370 | 493 2 | 第 2 册 |270|2.5x16 | 1 | 双 层 老式 | 1-13 | 2 
47 |YZR2-355M-8 | 110 | 380 | 8 | 96/72 | 350 | 450 | 560 2 一 | 一 |3.55x16| 1 | XURÆJ | 1-10 | 2 
48 |YZR2-355L1-8 | 132 | 380 | 8 | 96/72 | 410 | 450 | 560 8 | 第 2 册 | 282 13.55x16| 1 | WJ | 1-10 | 2 



















































































表 人 A-37 JZ2 系列 起 重治 金 用 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
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基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
线 规 I I 绕组 图 索引 
序号 型 号 额定 额定 额定 | 绕组 | pe | 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | TE 绕 圈 | 每 组 | 线圈 | jy | 并 联 
功率 | 电压 | 电流 | 联结 | Qam) | 子 本 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 漆 包 | 并 绕 | 绕组 形式 | 节 距 | 圈 数 | 组 数 | a | 路 数 | 所 在 | ua 
kW /V /A 方式 Z/Z，| /mm | /mm | /mm | 线 径 | 根 数 y S u a 分 册 页 码 
/mm n 
JZ2-11-6 2.2 380 6.4 910 45/41 | 100 | 122 | 175 | 0.93 1 WJ | 1-7 x Í 36 第 2 172 
JZ2-12-6 3.5 380 9.8 915 45/41 | 155 | 122 | 175 | 1.12 1 DUZ | 1-7 x x 24 第 2 172 
JZ2-21-6 5 380 12.6 925 | 45/41 | 130 | 150 | 210 | 0.93 | 2 | WE | 1-8 I 22 第 2 178 
JZ2-22-6 7.5 380 18.3 930 45/41 | 190 | 150 | 210 | 1.12 | 2 | WEA | 1-7 _ 和 16 第 2 172 
JZ2-31-6 11 380 26 945 54/44 | 200 | 176 | 245 | 1.35 1 WE | 1-9 3 18 20 2 第 2 194 
JZ2-31-8 7.5 380 20.8 700 54/44 | 200 | 176 | 245 | 1.20 1 WZ | 1-7 3 u 26 2 第 2 256 
JZ2-41-8 11 380 28.6 705 60/56 | 175 | 215 | 280 | 1.40 lI WZI | 1-8 x - 22 2 第 2 262 
JZ2-42-8 16 380 42 710 60/56 | 255 | 215 | 280 | 1.20 1 双 层 老式 | 1-8 人 30 4 第 2 264 
JZ2-51-8 22 380 52 720 60/56 | 230 | 250 | 327 | 1.45 1 WZI | 1-8 x ” 30 4 第 2 264 
JZ2-52-8 30 380 67 720 60/56 | 300 | 250 | 327 | 1.10 2 WZI | 1-8 F 24 4 第 2 264 







































































表 A-38 JZR2 系列 起 重 冶金 用 
























































基本 数据 铁心 数据 
定子 转子 

序 

/kW | 定子 | 定子 | 绕组 | 转子 | 转子 | 绕组 | ”转速 Ziz, | mm am | mm. | aa 

N A 2] A | FFR | Gmm 
= = 

1 JZR2-11-6 22 |380 | 7 | Y || 2 | Y 885 4536 | 95 | 127 | 182 | 035 
2 JZR2-12-6 35 |380 |104|Y |265] 2 Y 910 4536 | 150 | 127 | 182 | 035 
3 JZR2-21-6 5 |380 1145| Y [265] | Y 930 45/36 | 130 | 148 | 210 | 0.40 
4 JZR2-22-6 75 |380 |185| Y |26] 20 | Y 930 45/36 | 190 | 148 | 210 | 0.40 
5 JZR2-31-6 l | 38 |285| Y |225|325 | Y 940 5436 | 205 | 174 | 245 | 0.45 
6 JZR2-31-8 75 | 380 |225| Y |17|30 | Y 695 5436 | 210 | 174 | 245 | 045 
7 JZR2-41-8 uo | 3s0 |32| Y |15| 46 | Y 710 60/48 | 180 | 200 | 280 | 0.50 
8 JZR2-42-8 16 |380 | 40 | Y |22 465] Y 715 6048 | 260 | 200 | 280 | 0.50 
9 JZR2-51-8 22 |380 | 53 | Y |22] 70 | Y 715 60/48 | 240 | 250 | 327 | 0.55 
10 | JZR2-52-8 30 |380 | 74 | Y |20|] 2 | Y 720 6048 | 310 | 250 | 327 | 0.55 
11 JZR2-61-10 | 30 | 380 75 | Y |138|1137| Y 575 75/90 | 215 | 340 | 423 | 0.75 
12 | JZR2-62-10 | 45 | 380 |o | Y |io2 | 146 | Y 580 75/90 | 320 | 340 | 423 | 0.75 
13 JZR2-63-10 | 60 | 380 |128| Y |24 | 159 | Y 580 75/90 | 430 | 340 | 423 | 0.75 
14 | JZR2-71-10 | 80 | 380 |187| Y |2728] 179 | Y 582 | 90105 | 270 | 450 | 560 | 1.00 
15 JZR2-72-10 | 100 | 380 |231| Y |352 | 178 | Y 582 | 90105 | 340 | 450 | 560 | 1.00 
16 | JZR2-73-10 | 125 | 380 |272| Y |436| 176 | Y 586 | 90105 | 410 | 450 | 560 | 1.00 


° 300 ° 















































三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 




































































































































































定子 绕组 数据 转子 绕组 数据 
线 规 绕组 图 索引 
£ Z Ara LZ “Ë: [z] N -F£ rik o Ze |ë w 
| aa 4 j Ap 线 规 “| 绕组 FEN BHD 
2 | 并 绕 | “ 形式 |” A | S a | pr /mm | 形式 | UU HOW 
漆 包 | 并 绕 | /kg á y s u i a | fr |... Say | 
线 径 | 根 数 分 册 页 码 
/mm n A 
0.93 | 1 2.16 | XUZÆ | 1-7 2 17 1 | 第 2 册 | 172 2-0.93 单 层 1⁄6 | 16 
2 9 链 式 
1.12 | 1 2.82 | WJ | 1-7 3 9 12 1 | 第 2 172 2-0.93 单 层 1/6 | 16 
2 9 链 式 
0.96 | 2 3.74 | WJ | 1-8 1 1 12 1 | 第 2 178 2-1.20 单 层 1/6 | 14 
p 9 链 式 
1.16 | 2 | 448 | 双 层 到 式 | 1-8 Í 2 8 1 | 第 2 178 | 2120 | ŠE |16| 4 
i am 2 9 i 链 式 
1.35 | 2 535 | XUZ | 1-9 3 18 11 2 | 第 2 册 | 194 2-1.16 1/6 | 9 
12 1 4.61 WEN 1-7 3 6 13 2 | 第 2 256 21.12 双 技 1/5| 9 
14 | 2 | 708 | gas | 18 | 3 | 2 | PP | 2 | 第 2 册 | 26 | 2145 | ŽE |16| u 
2 12 HET 
13 | 2 | 928 | pas | 18 | 3 | 2 | 16 | 2 | 第 2 册 | 26 | 2145 | ŽE |16| n 
2 12 链子 
ES 3 12 ë 单 层 
二 5 x 
1.45 1 11 WE 3 1-8 > 12 15 4 | 第 2 264 2-1.35 链 式 1/6 | 22 
i 3 12 "s 单 层 
5 z: £ = 
1.16 | 2 13.3 DUET 1-8 > 12 12 4 | 第 2 264 21,35. 链 式 1/6 | 22 
== _ o _ _ 双 层 
1.12 | 2 18 | Was 1-8 16 5 1.35x2.1 | 波 绕 |110| 1 
Gin 
1.35 1 双 层 
== =: = a — — . 
1 45 1 24.4 | WZT 1-8 11 5 1.35x2.1 波 绕 1⁄10| 1 
1.25 | 2 a 双 层 
=E s = = 一 = y 
L50 1 32 W) s 1-8 8 5 1.35 x 2.1 波 绕 1⁄10| 1 
125 | 1 ass =s i 双 层 
HZ s f s x 
130 | 1 3i DUZE 1-9 3 30 15 10 | 第 2 册 | 314 |12.5 x 2.83 波 绕 1/11| 1 
1.16 | 2 二 双 层 
EHZ a f b s 
1 20 1 35.8 | WJ 1-9 3 30 12 10 | 第 2 册 | 314 |12.5 x 2.83 波 线 1⁄11| 1 
1.08 | 2 EEN A WJ: 
116 | 2 41.2 | WERT 1-9 3 30 10 10 2 册 | 314 |12.5 x 2.83 波 线 1/11| 1 















































° 301 ° 


° TOE ° 


表 A-39 JW 系列 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ( 新 系列 ) 



































































































































铁心 数 定子 绕组 数据 
号 [meng WEB 定 /转子 槽 数 | 铁心 长 度 | 铁心 内 径 | 铁心 外 径 | ARKE RI 线圈 节 距 每 相 串 联 线 数 
ZZ /mm /mm /mm /mm y 
JW7122 24/18 62 120 0.25 0.62 1-12;2-1 736 
JW7112 24/18 62 120 0.53 1-12;2-1 960 
JW6322 24/18 52 102 0.47 1-12;2-1 1160 
JW6312 24/18 52 102 0.41 1-12;2-1 1320 
JW5622 24/18 48 90 0.33 1-8;2-7 1568 
JW5612 24/18 48 90 0.29 1-12;2-1 1880 
JW35022 12/15 42 80 0.25 1-6;2-7 1840 
JW5012 12/15 42 80 0.21 1-6;2-7 1840 
JW4522 0.18 1-6;2-7 2480 
JW4512 0.17 1-6;2-7 2680 
JW7134 0.67 1-8;2-7 848 
JW7124 0.57 1-8;2-7 1056 
JW7114 0.49 1-8;2-7 1392 
JW6234 0.44 1-8;2-7 1696 
JW6314 0.38 1-8;2-7 2080 
JW5624 0.31 1-12;2-11 2272 
JW5614 0.27 1-8;2-7 2640 
JW5024 0.25 1-4;2-5 2400 
JW5014 0.21 1-4;2-5 2600 
JW4524 0.18 1-4;2-5 3280 
JW4514 0.16 1-4;2-5 3360 
































R A-40 JZ 系列 单 相 电阻 起 动 异 步 电 动机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ( 新 系列 ) 








































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 | 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 转速 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 际 运行 绕组 数据 起 动 绕组 数据 绕组 图 例 索引 
HZ = | HOS Ak aiii Z | 内 径 | 外 人 径 | KE — — - — 
V: 电压 | 电流 DO y min) 子 槽 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | KE [ 线 规 | ZÚR 3696 每 联 而 数 | 线 规 | 线圈 节 距 [aoa Pr: 页 码 及 
WIN |/A ZZ, /mm | /mm | /mm | /mm | /mm y BF Jim y B} 分 册 图 号 
1-12 55 7-18 32 
2-11 51 8-17 30 
1 | JZ-7122 Í 370 | 220 | 3.5 | 2 2800 2418 | 62 | 62 |120 |025 [om2] 39 34 pul e w [381 an 
5-8 21 11-14 12 
6-7 7 12-13 4 
1-12 68 7-18 41 
2-11 63 8-17 39 
2 | 3z-7112 | 250 | 220 | 2.5 | 2 2800 2418 | 48 | 62 |120 |025 [0.62] P a É 5 [2338] anua 
5-8 26 11-14 16 
6-7 8 12-13 5 
1-12 91 7-18 45 
2-11 85 8-17 42 
3 | JZz-6322 | 180| 220| 2 |2 2800 2418 | s6 | 52 | 102 [0.25 |o.s9) 39 Bo foss E a RS an 
5-8 35 11-14 17 
6-7 12 12-13 6 
1-12 106 7-18 53 
2-11 98 8-17 49 
4 |JZ-6312| 120 | 220 | 1.5 | 2 2800 2418 | 48 | 52 |102 |025|053| 39 s foss) 2E | 
5-8 41 11-14 20 
6-7 14 12-13 7 
1-12 123 7-18 47 
2-11 114 8-17 43 
5 |JZ-5622| 90 |220| 12 | 2 2800 2418 | as |as | 90 [o2s|oa7] 39 2 q l Ps 
5-8 47 11-14 18 
6-7 16 12-13 6 



























































° €0£ ° 


° YOE ° 




































































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
序号 | 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 转速 定 / 转 子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 际 运行 绕组 数据 起 动 绕组 数据 绕组 图 例 索 引 
TH | H JE Po 类 Alli | r 2. 2⁄2 | 长 店 - — - — 
ai BE DOI y (Comin) | DA (EENT AME 长 度 En BEBE | ama || ATE ggg Pr ”页码 及 
1/42 mm mm mm mm /mm y F /mm y F 分 册 图 号 
| 144 7-18 59 
2-11 135 8-17 55 
3-10 116 9-16 48 i 330 
JZ-5612 | 60 | 220 | 1 2 2800 24/18 40 | 48 | 90 | 0.25 | 0.41 4-9 89 0.31 IOS 36 E 3 册 图 B-120 
5-8 59 11-14 23 
6-7 19 12-13 8 
1:7 34 4-10 19 s 
JZ-7134 | 370 | 220 | 4 4 1400 24/22 80 | 71 | 120 | 0.2 | 0.83 2-6 58 0.44 5-9 33 第 3 图 B-132 
3-5 34 6-8 19 - 
1-7 44 4-10 25 33 
JZ-7124 | 250 | 220 | 3 4 1400 24/22 62 | 71 | 120 | 0.2 | 0.72 2-6 T7 0.41 5-9 45 第 3 R B13 
3-5 44 6-8 25 G s 
1-7 56 4-10 24 P 
JZ-7114 | 180 | 220 | 25 | 4 1400 24/22 48 | 71 | 120 | 0.2 | 0.64 2-6 97 0.38 5-9 41 第 3 J 8.129 
3-5 56 6-8 24 Gai 
1-7 66 4-10 29 5 
JZ-6324 | 120 | 220 | 2 4 1400 24/22 56 | 58 | 102 | 0.2 | 0.57 2-6 116 0.33 5-9 51 第 3 | B-127 
3-5 66 6-8 29 š 
1-7 77 4-10 34 331 
JZ-6314 | 90 | 220 | 1.5 | 4 1400 24/22 48 | 58 | 102 | 0.2 | 0.53 2-6 131 0.31 5-9 60 第 3 册 图 B-125 
3-5 77 6-8 34 Ba 
{7 86 4-10 34 533 
JZ-5624 | 60 | 220 | 12 | 4 1400 24/22 48 | 52 | 90 | 02 |041 2-6 149 0.29 5-9 59 第 3 图 B-123 
3-5 86 6-8 34 ` 
i7 100 4-10 40 A 
JZ-5614 | 40 |220| 1 4 1400 24/22 40 | 52 | 90 | 0.2 | 0.38 2-6 174 0.27 5-9 70 第 3 图 B-121 
3-5 100 6-8 40 BaT 
























































° SOE ° 


R A-41 JY 系列 单 相 电 容 起 动 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ( 新 系列 ) 























































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
Ë > , a daal ”运行 绕组 数据 起 动 绕组 数据 绕组 图 索引 
序号 | 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 | 电容 转速 | 定 /转子 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 辽 d di z a 
x Š Ag Z Et BS Hi 2 = 3 六 73 < RF Apne AT ` > aene PE 
功率 | 电压 | 电流 | 容量 | 极 数 | (wmin)| E EE fe ME KEE ee (eeen | 每 联 | 线 规 | 线圈 节 距 | 每 联 | 所 在 | ”页 码 及 
/W /V /A /MF Zi /mm |/mm | /mm |/mm | /mm y 币 数 | /mm y mx) 分 册 图 号 
- 41 7-18 50 
2-11 38 8-17 46 329 
1 | JY-7132 550 220 4.5 100 2 2800 24/18 80 | 62 | 120 |0.25 | 0.86 3-10 33 | 053 9-16 40 | 第 3 册 图 B-107 
4-9 25 10-15 30 ` 
5-8 16 11-14 19 
70 7-18 51 
- 65 8-17 48 328 
2 | JY-7112 250 220 25 100 | 2 2800 24/18 48 | 62 | 120 |0.25 | 0.62 3-10 56 | 0.47 9-16 41 | 第 3 册 图 B-104 
4-9 43 10-15 31 ` 
5-8 27 11-14 20 
1-7 34 4-10 36 329 
3 | JY-7134 370 220 4 100 | 4 1400 24/22 80 | 71 | 120 | 0.2 | 0.83 2-6 58 | 0.49 5-9 62 | # 3 W 图 B-108 
3-5 34 6-8 36 ` 
1-7 45 4-10 40 329 
4 | JY-7124 250 220 3 100 | 4 1400 24/22 62 | 71 | 120 | 0.2 | 0.72 2-6 77 | 0.47 5-9 69 | 第 3 册 图 B-106 
3-5 45 6-8 40 — 
1-7 56 4-10 34 329 
5 | JY-7114 180 220 2.5 100 4 1400 24/22 48 | 71 | 120 | 0.2 | 0.64 2-6 97 | 0.41 5-9 60 | 第 3 册 
35 | 56 6-8 | 34 图 B-105 
























































° 90€ ° 







































































































































































m 一 IŁ 一 ` _ 31 局 
R A-42 JX 系列 单 相 电容 运转 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 ( 新 系列 ) 
基本 数据 铁心 数 定子 绕组 数据 
a u z: i N " 运行 绕组 数据 zH% Z&ZH seu 
序号 | 型 号 a 额定 额定 še ELEF e an m 运行 绕组 数据 起 动 绕组 数 图 索引 
功率 | 电压 | 电流 人 m | 长 度 径 | KE le ey " 
| VIA / ( r/min ) ZZ, Jam pA imm 线 规 线 规 | 线圈 节 距 页 但 及 
/mm /mm y 图 号 
7-18 
8-17 
9-16 327 
JX-5622 | 120 | 220 | 1 2800 24/18 48 90 025 | 0.44 027 | ois EI B-94 
11-14 
12-13 
7-18 
8-17 
9-16 327 
JX-5612 | 90 | 220 | 0.7 2800 24/18 40 90 025 | 0.38 05] os L B.o2 
11-14 
1213 
4° 327 
JX-5022 | 60 | 220 | 0.45 2800 12/15 50 80 02 | 0.33 0.21 5-8 
6-7 图 B-90 
19 326 
JX-5012 | 40 | 220 | 0.35 2800 12/15 50 80 02 | 0.33 0.21 5-8 
6-7 图 B-88 
1. 326 
JX-4522 | 25 | 220 |0.25 2800 12/15 45 71 02 |0.25 0.2 5-8 
6-7 图 B-86 
43 326 
JX-4512 | 15 | 220 | 0.2 2800 12/15 45 71 02 |0.23 0.19 5-8 RI B-84 
































° LOE ° 


























85 4-10 150 s. 
7 |JX-5624 | 90 | 220 | 0.8 1400 24/22 48 | 52 90 02 |0.31 148 | 0.29 5-9 259 
图 B-95 
85 6-8 150 
103 4-10 135 37 
8 |JX-5614| 60 | 220 | 0.5 1400 24/22 40 | 52 90 02 |0.29 180 | 0.27 5-9 233 Z] B-93 
103 6-8 135 RE 
185 327 
9 | JX-5024 | 40 | 220 | 0.4 1400 2/15 50 | 42 80 02 |0.33 185 | 021 3-5 527 | B-91 
204 327 
10 |JX-5014 | 25 | 220 | 0.35 1400 2/15 50 | 42 80 02 |0.31 204 | 021 3-5 490 =] B-89 
262 326 
11 | JX-4524 | 15 | 220 | 0.25 1400 2/15 45 | 38 71 02 | 0.21 262 | 0.17 3-5 650 X] B-87 
288 326 
12 | JX-4514| 8 |220 | 0.2 1400 2/15 45 | 38 71 02 | 0.2 288 | 0.16 3-5 650 £| B-85 




































































° 80€ ° 


表 A-43 AO2 系列 三 相 异 步 电 动机 铁心 、 


绕组 技术 数据 






























































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 

W|I N /A | 方式 /(zmin ) | (% ) | 因数 ZZ, /mm /mm /mm 向 而 | mm y a | 线 数 
1 | AO2-4512 | 16 | 380 0.092 | Y | 2 | 20 | 46 |0.57| 12/18 45 38 71 02 |015| 1-6 710 1 | 2840 
2 | AO2-4522 | 25 | 380 012 |Y | 2 | 20 | 52 |06 12/18 45 38 71 02 |017| 1-6 615 1 | 2460 
3 | AO2-5012 | 40 | 380 017 |Y |2 | 2800 | 55 |06 | 12/18 45 44 80 02 |021| 1-6 480 1 | 1920 
4 | AO2-5022 | 60 | 380 0.23 | Y | 2 | 2800 | 60 |06 | 12/18 45 44 80 02 |023| 1-6 435 1 | 1740 
5 |AO2-5612 | 90 | 380 033 | Y | 2 | 20 | 6 |068| 24/18 50 48 90 025 |028| 3 185 1 | 1480 
6 | AO2-5622 | 120| 380 0.382 | Y | 2 | 20 | 67 |071| 24/18 50 48 90 0.25 [0.31 ` 180 1 | 1440 
7 | AO2-6312 | 180 | 380 0.53 2 | 2800 | 69 |075| 24/18 45 50 96 025 | 0.35 165 1 | 1320 
8 | AO2-6322 | 250 | 380 0.67 2 | 200 | 72 |078] 24/18 45 50 96 025 |038| ~ 140 1 | 1120 
9 | AO2-7112 |370| 380 0.95 2 | 280 |73.5| 0.8 24/18 50 58 110 025 |045| > 116 1 | 928 
10 | AO2-7122 | 550 | 380 1.35 2 | 280 |755|082 | 24/18 62 58 110 025 | 0.5 93 1 | 744 
11 | AO2-8012 | 750| 380 1.75 2 | 280 |765|085 |] 24/18 58 67 128 025 | 06 ` 84 1 | 62 





































































































° 60 ° 


12 | AO2-4514 | 10 380 0.12 1400 28 | 045 12/18 45 38 71 0.2 0.14 1100 4400 
13 | AO2-4524 | 16 380 0:155 1400 32 | 0.49 12/18 45 38 71 0.2 0.16 950 3800 
14 | AO2-5014 | 25 380 0.17 1400 42 | 0.53 12/18 45 44 80 0.2 0.18 800 3200 
15 | AO2-5024 | 40 380 0.224 1400 50 | 0.54 12/18 45 44 80 0.2 0.21 670 2680 
16 | AO2-5614 | 60 380 0.28 1400 56 | 0.58 24/18 50 54 90 0.25 0.25 310 2480 
17 | AO2-5624 | 90 380 0.385 1400 58 | 0.61 24/18 50 54 90 0.25 0.28 275 2200 
18 | AO2-6314 | 120 380 0.48 1400 60 | 0.63 24/30 45 58 96 0.25 0.31 270 2160 
19 | AO2-6324 | 180 380 0.65 1400 64 | 0.66 24/30 54 58 96 0.25 90.35 220 1760 
20 | AO2-7114 | 250 380 0.83 1400 67 | 0.68 24/30 50 67 110 0.25 0.4 188 1504 
21 | AO2-7124 | 370 380 1.12 1400 69.5 | 0.72 24/30 62 67 110 0.25 0.45 150 1200 
22 | AO2-8014 | 550 380 1.55 1400 73.5: | 0.75 24/30 58 TI 128 0.25 0.56 134 1072 
23 | AO2-8024 | 750 380 2.01 1400 75:5 | 0.75 24/30 T5 77 128 0:25 0.63 105 840 
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R A-44 BO2 系列 单 相 电阻 起 动 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 













































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
运行 绕组 数据 起 动 绕组 数据 绕组 图 索引 
额定 | 额定 | 额定 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | upa 线 规 线 规 
序号 | 型 号 [BEREE n] 转速 ak g E eb ee gun am AM as sss 
功率 | 电压 | 电流 数 |/ (zyminj|(% )| 因数 Tg KE | 内 径 | 外 径 | 长 度 i 线圈 每 联 线圈 每 联 | 所 在 页 码 及 
/W | / /A ZZ, |/mm | /mm | /mm | /mm | BRE | 并 绕 | 节 距 | 二 yw | 漆 包 | 并 绕 | E Fy | 7 TE 
线 径 | 根 数 | y |T | 线 径 | 根 数 | y | 焉 数 | 分 册 ms 
/mm n /mm| n 
1-12| 113 7-18 50 
2-11 | 106 8-17 | 47 
3-10| 91 9-16 | 40 | gs Hh 316 
BO2-6312| 90 | 220 102 2 | 2800 | 56 |0.67|2418| 45 | 50 | 96 [0.25] 045 | 1 [Z9] 6 1033| 1 | iois | 30 | 第 3 贡 图 BI 
5-8 | 43 11-14 | 19 
6-7 | 14 12-13 6 
1-12| 93 7-18 | 47 
2-11| 86 8-17 | 44 
3-10| 74 9-16 | 38 [asa HB 316 
BO2-6322 | 120 | 220 | 136| 2 | 2800 | 58 | 0.9 2418 | 54 | 50 | 96 [0.25] 0.50 | 1 [o| s [935] 1 10.15 | 29 | 第 3 册 图 B-3 
5-8 | 35 11-14 | 18 
6-7 | 12 12-13 6 
1-12| 77 7-18 | 43 
2-11 | 73 8-17 | 4 
3-10| 61 916 | 35 | gs 3 Hh 316 
BO2-7112| 180 | 220 | 1.89] 2 | 2800 | 60 [0.72 2418 | 5o | 58 | 110 025 056 | 1 Fol 47 938 1 | iois | 27 | 第 3 册 图 B-5 
5-8 | 29 11-14 | 16 
6-7 | 10 12-13 5 
-12| 62 7-18 | 41 
2-11| 58 8-17 | 38 
3-10| 47 9-16 | 32 [a3 Hh 316 
BO2-7122| 250 | 220 | 2.4 | 2 | 2800 | 64 | 074 | 24/18 | 62 | 58 | 110 |025] 063 | 1 [Zo] 37 1040| 1 | iois | 25 | 353) 图 B-7 
5-8 | 23 11-14 | 15 
6-7| 8 12-13 5 
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| H€ ° 

















5 | BO2-8012 | 370 | 220 | 3.36 2800 | 65 |0.77| 24/18 | 58 | 67 | 128 | 0.25| 0.71 0.45 第 3 册 图 B-9 
6 |BO2-6314| 60 | 220 |1.23 1400 | 39 |0.57 | 24/30 | 45 | 58 | 96 |025 | 0.42 0.31 第 3 aa 
7 |BO2-6324| 90 | 220 | 1.64 1400 | 43 |0.58 | 24/30 | 54 | 58 | 96 |0.25| 0.45 0.35 第 3 "a 
8 |BO2-7114 | 120 | 220 | 1.88 1400 | 50 |0.58 | 2430 | 50 | 67 | 110 | 0.25 | 0.53 0.33 第 3 站 
9 |BO2-7124 | 180 | 220 | 2.49 1400 | 53 |0.62 | 2430 | 62 | 67 | 110 |0.25 | 0.60 0.35 第 3 eop 
10 | BO2-8014 | 250 | 220 | 3.11 1400 | 58 |0.63 | 2430 | 58 | 77 | 128 | 0.25| 0.71 0.40 第 3 non 
11 | BO2-8024 | 370 | 220 | 4.24 1400 | 62 | 0.64 | 24/30 | 75 | 77 | 128 |0.25| 0.85 0.47 第 3 国定 
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R A-45 CO2 系列 单 相 电 容 起 动 异 步 电 动机 铁心 、 





绕组 技术 数据 


















































































































































基本 数据 铁心 数据 定子 绕组 数据 
运行 绕组 数据 起 动 绕组 数据 绕组 图 索引 
序号 | 型 号 | 额定 | 额定 | 额定 | 电容 ppg VEE eb | 铁心 | 铁心 “(BR 线 规 要 线 规 pa 
功率 | 电压 | 电流 | 容量 OE | 子 模 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 y 线圈 要 Re 所 在 | ”页 码 及 
A| V| A| /mF / (rmin)| zjz |mm|/mm | mm | /mm| Ë, 节 距 RE 节 距 i 
H yZ |/mm | /mm | /mm | /mm 线 径 y 线 径 x 分 册 图 号 
/mm /mm 
1-12 
2-11 7-18 
3-10 8-17 à 319 
CO2-7112 | 180 | 220 | 1.89] 75 2800 | 24/18 | 50 | 58 | 110 10.25] 0.56 19 0.38 oie 第 3 册 图 B25 
5-8 10-15 
6-7 
1-12 
2-11 7-18 
3-10 8-17 319 
CO2-7122 | 250 | 220 |2.40| 75 2800 |24/18 | 62 | 58 | 110 10.25| 0.63 15 0.47 oi 第 3 册 图 B.27 
5-8 10-15 
6-7 
1-12 
2-11 7-18 
3-10 8-17 wa 319 
CO2-8012 | 370 | 220 |3.36| 100 2800 | 24/18 | 58 | 67 | 128 [0.25] 0.71 49 0.53 AT 名 3 册 图 B29 
5-8 10-15 
6-7 
iji 
2-11 7-18 
3-10 8-17 E 319 
CO2-8022 | 550 | 220 | 4.65 | 150 2800 | 24/18 | 75 | 67 | 128 |025] 0.85 LO 0.56 Sie É 3 册 图 B31 
5-8 10-15 
6-7 


° €I ° 









































1-12 | 38 
2-11 | 30 7-18 | 40 
3-10 | 31 8:17] -3E | 22 m 320 
5 | CO2-9012 | 750 | 220 | 5.94| 200 2 2800 | 24/18 | 70 | 77 | 145 |0.30| 1.0 | 0.63 1 |916| 32 5 3 册 图 B-33 
5-8 | 14 10-15| 24 
67 | 5 
boa 4-10| 53 319 
6 | CO2-7114 | 120 | 220 | 1.88 75 4 1400 | 24/30 | 50 | 67 | 110 |0.25| 0.53 1 | 2-6 | 104 0.35 1 第 3 册 a 
3.5 | 60 5-9 | 92 图 B-26 
l: 4-10| 45 319 
7 | CO2-7124 | 180 | 220 | 2.49 75 4 1400 | 24/30 | 62 | 67 | 110 |0.25| 0.60 1 | 2-6 | 85 0.38 1 u 第 3 册 
35 | sQ 5-9 | 79 图 B-28 
Ery 4-10] 49 319 
8 | CO2-8014 | 250 | 220 | 3.11 100 4 1400 | 24/30 | 58 | 77 | 128 |0.25| 0.71 1 | 2-6 | 74 0.47 1 第 3 册 
5-9 | 85 图 B-30 
3-5 | 42 
AE- 410| 49 319 
9 | CO2-8024 | 370 | 220 | 4.24 100 4 1400 | 24/30 | 75 | 77 | 128 |0.25| 0.85 1 | 2-6 | 58 0.50 1 ü 第 3 册 
3 | 3 5-9 | 85 图 B-32 
1 30 FIJ 2A 320 
10 | CO2-9014 | 550 | 220 | 5.57 150 4 1400 | 36/42 | 70 | 87 | 145 |0.25| 0.95 1 š 0.60 1 |6-13| 46 | 第 3 册 
3-7 | 29 图 B-34 
7-12 | 38 
4-6 | 15 
n a FEE 320 
11 | CO2-9024 | 750 | 220 | 6.77 150 4 1400 | 36/42 | 90 | 87 | 145 |0.25| 1.06 1 0.63 1 |6-13| 51 | 第 3 册 J 
3-7 | 22 图 B-35 
46 | 11 F| 42 
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= 一 IE = ` 米 
表 A-46 DO2 系列 单 相 电容 运转 异步 电动 机 铁心 、 绕 组 技术 数据 
基本 数据 定子 铁心 数据 定子 绕组 数据 
运行 绕组 数据 起 动 绕组 数据 绕组 图 索引 
! 额定 | 额定 | ，，| 电 容 _ | 定 / 转 | 铁心 | 铁心 | 铁心 | 气 院 E TETA 
序号 | 型 号 PEE g EA ua. 转速 E |b POD En jA 线 规 ARIN T 
功率 | 电压 | 电流 | 容量 | 极 数 | ， 转 速 ,| 子 村 数 | 长 度 | 内 径 | 外 径 | 长 度 Tm Pana Tako SP: | 所 在 | 页 码 及 
WIN /A /LF / (r/min ) Z/Z, |/ / / / 漆包线 径 并 绕 yg 次 | 漆包线 径 并 线 革 距 D 人 14 
u Z, | /mm |/mm | /mm | /mm | IRBE | 根 数 x 币 数 | 漆包线 径 | 根 数 "PU | 分 册 图 号 
/mm y /mm y 
n n 
1-6 | 399 4-9 | 379 ai 
1 |DO2-4512 | 10 22010.20) 1 | 2 | 2800 |1218| 45 | 38 | 71 lo20) ol 1 |25] 29 | 0.16 1 | 58 | 278 | 第 3 册 | Bas 
3-4 | 107 6-7 | 101 i 
1-6 | 328 4-9 | 489 a 
2 |DO2-4522 | 16 |220|o26 1 | 2 | 2800 |1218| 45 | 38 | 71 |o20 0.20 1 |25] 240 | 0.19 1 | 5-8 | 358 | 第 3 册 | apas 
3-4 | 88 6-7 | 131 : 
1-7 | 139 4-10 | 187 Ea 
3 |DO2-5012 | 25 |220 0.33) 2 |2 | 2800 | 1208] 45 | 44 | s0 |o20 0.25 1 126| 241| 023 1 | 59 | 324 | 第 3 册 | wp so 
3-5 | 139 6-8 | 187 I B- 
1-7 | 131 4-10 | 219 z 
4 | DO2-5022 | 40 |220 |042| 2 | 2 | 2800 [1218| 45 |44| so |020] 025 1 |2.6| 227| 025 1 | 5-9 | 381 | 第 3 册 | mas 
3-5 | 131 6-8 | 219 š 
1-121 118 7-18 | 137 
2-11] 110 8-17 | 127 
5 | DO2-5612 | 60 |220 10.57] 4 | 2 | 280 [2448] so |48 | 90 |025| 0.28 1 — 0.31 1 o rA 第 3 册 国生 可 
5-8 | 45 11-14| 52 
6-7 | 15 12-13| 18 
1-12| 94 7-18 | 121 
2-11] 88 8-17 | 113 
6 | DO2-5622 | 90 | 2201081| 4 | 2 | 2800 [2418| so | 48 | 90 |025| 033 1 F 0.31 1 Te — 第 3 册 a 
5-8 | 36 11-14| 46 
6-7 | 12 12-13| 16 
1-12| 108 7-18 | 174 
2-11 | 100 8-17 | 143 
7 | DO2-6312 | 120 | 220 10.91) 4 | 2 | 2800 |2418] 45 | so | 96 |025| 0.40 1 0.31 1 1 第 3 册 s" 
5-8 | 41 11-14] 59 
6-7 | 14 12-13| 20 
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1-12| 83 7-18 | 111 
2811] 77 8-17 | 103 
3-10| 66 9.6 | 89 |, pu 323 
8 | DO2-6322 | 180 | 220 | 0.29 2800 |24/18 | 54 | 50 | 96 |0.25 0.45 AAE 0.33 R 第 3 册 图 B-60 
5-8 | 32 11-14| 42 
6-7| 11 12-13| 14 
1-12| 70 7-18 | 101 
2-11| 67 8-17 | 93 
3-10| 55 9-16 | 76 | + HH. 323 
9 | DO2-7112 | 250 | 220 | 1.73 2800 |24/18 | 50 | 58 | 110 |0.25 0.50 49 | 42 0.45 10.15| 59 第 3 册 图 B-62 
5-8 | 27 11-14| 40 
6-7 | 10 12-13| 13 
1-4 | 349 A 321 
10 | DO2-4514 | 6 |220 |0.20 1400 2/18 | 45. | 38 | 71 |020 0.18 2-3 | 350 0.16 3-5 | 620 | 第 3 | B-47 
1-4 | 299 A 322 
11 | DO2-4524 | 10 | 220 | 0.26 1400 2/18 | 45 | 38 | 71 |0.20 0.20 2-3 | 300 0.16 3-5 | 675 | 第 3 Z| B-49 
1-4 | 280 ai 322 
12 | DO2-5014 | 16 | 220 | 0.28 1400 2/18 | 45 | 44 | 80 |0.20 0.21 2.3 | 280 0.21 3-5 | 435 | 第 3 Z] B-51 
1-4 | 218 TE 322 
13 | DO2-5024 | 25 | 220 | 0.36 1400 2/18 | 45 | 44 | 80 |0.20 0.25 23 | 218 0.21 3-5 | 455 | 第 3 | B-53 
1-7 | 95 4-10 | 136 ma 
14 | DO2-5614 | 40 | 220 | 0.49 1400 2/18 | 50 | 54 | 90 |0.25 0.28 2-6 | 166 0.23 5-9 | 236 | 第 3 | B-55 
3-5 | 95 6-8 | 136 > 
1-7 | 93 4-10 | 91 Er 
15 | DO2-5624 | 60 | 220 | 0.64 1400 2/18 | 50 | 54 | 90 |0.25 0.31 2-6 | 162 0.28 5-9 | 157 | 第 3 图 B-57 
3-5 | 93 6-8 | 91 RER 
1-7 | 81 4-10 | 100 m 
16 | DO2-6314 | 90 | 220 | 0.94 1400 2/18 | 45 | 58 | 96 |0.25 0.35 2-6 | 140 0.31 5-9 | 174 | 第 3 图 B-59 
3-5 | 81 6-8 | 100 Si 
1-7 | 69 4-10 | 98 m 
17 | DO2-6324 | 120 | 220 | 1.17 1400 0.40 2-6 | 121 0.31 5-9 | 169 | 第 3 E] B-61 
3-5 | 69 6-8 | 98 ass 
1-7 | 55 4-10 | 85 323 
18 | DO2-7114 | 180 | 220 | 1.58 1400 0.42 2-6 | 95 0.38 5-9 | 155 | 第 3 Z] B-63 
3-5 | 55 6-8 85 asi 
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图 B-1 B02-6312 zit- 起 动 绕组 
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附录 B 电动 机 绕组 技术 数据 图 


图 B-2 B02-6314 st-oj 忆 动 绕组 
5-918 
6 模 -8 覃 
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348-548 
2 槽 -6 覃 
1888-7488 





图 B-4 B02-6324 


azh% 
72 4o _ 起动 绕组 
26l 5 横 -9 槽 
6 横 -8 槽 
3 模 -5 模 31 
2 模 -6 模 55 
1888-7188 31 








图 B-6 B02-7114 起 动 绕组 


60 槽 -10 槽 一 一 ~ 
Alr 5488-9148 
6188-8418 
槽 
l 32 
曹 -7 槽 33 


图 B-8 B02-7124 
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az% 
s1848 8 CET O og EIRA 
85 5 槽 -9 槽 
6 槽 -8 模 
一 一 一 11 槽 -14 模 一 -一 一 
[ _ | 
34-54 
24-6 如 
1388-1248 1 槽 -7 模 27. 





mí 
i 
= 1 
ë 
mo 


B02-8012 忆 动 绕 名 图 B-10 B02-8014 azh 

0 2 B02 78-1848 K =Ë 42 图 — n 4 档 -10 档 CEARA. a 
8-1778 74 548-948 

9 模 -16 模 6 槽 -8 槽 

1088-1588 

1188-1481 ——— 


m 248-1 `] 
248-114 


348-548 
248-648 
1888-1248 1 槽 -7 模 








图 B-11 B02-8024 


aan ; 图 B-12 B0-5012 EZH 
saog ”起 动 绕组 Z 图 056122. nag ”起 动 绕组 
5188-9188 8F88-17F88 
61818 9188-1618 
————əAWID0F=1Nh141518 
一 一 一 一 11 模 -14 模 一 一 一 


[ | 
3 模 -5 模 
2 模 -6 模 4 

24 


14-748 








|B- = aE 运行 多 图 B-14 B0-5622 EZH 
B-13 B0-5614 aop ARAA š E Paoi sa s h. 
588 -918 8 模 -17 模 
6 槽 -8 模 9 模 -16 模 
1088-1548 
一 一 一 11 模 -14 模 一 一 一 


一 一 一 12 模 -13 横 一 一 > 
— 8-7 一 一 > | | 
— 5 槽 -8 槽 一 一 ~ 
4188-9418 


3488-1048 
248-114 
148-1248 











图 B-15 B0-5624 yog _ Saya 
5 槽 -9 模 
68 -818 
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一 一 11 槽 -14 槽 一 一 一 ~ 
一 一 12 模 -13 情 一 一 
— 6 槽 -7 槽 一 一 | | 
一 一 一 5 槽 -8 槽 一 一 
4 模 -9 模 


348-1048 
248-1148 
1888-1248 
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图 B-19 BO-6324 i 图 B-20 B0-6332 








忆 动 绕 引 
7 槽 -18 模 


8188-1788 
9 槽 -16 模 


< 1088-1588 S 
一 一 一 11 槽 -14 槽 一 -一 ~ 
[| 
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-6 槽 一 一 一 一 5 #-11F88 
14-78 = 2 B 12485 


图 B-21 B0-6334 
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图 B-23 BO-7114 


t ; 图 B-24 B0-7124 EA 
44| < 4i — — ~ 起 动 绕 组 = 34 图 0-7124 ` 4-10: _ 起 动 绕组 组 
7 54-948 8 5 槽 - a 
6 槽 -8 模 6 模 -8 槽 
3 槽 -5 槽 一 一 一 一 > 而 
2 槽 -6 槽 一 一 一 一 
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EEEE EH 
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45 
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3 模 -5 槽 一 
2 槽 -6 槽 一 
1-7 一 





图 B-25 C02-7112 agy — Esa 图 B-26 C02-7114 起 动 绕组 
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图 B-28 C02-7124 起 动 绕组 
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图 B-29 C02-8012 起 动 绕组 
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图 B-31 C02-8022 起 动 绕组 运行 绕 纪 图 B-32 C02-8024 
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图 B-33 C02-9012 
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图 B-35 002-9024 _ 
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248-848 
148-948 


图 B-34 C02-9014 
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图 B-36 C0-6322 
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图 B-37 C0-6332 0-6332 — sus 。 起 动 绕组 ， 图 B-38 C0-6334 _ 
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图 B-39 CO-7112 起 动 绕组 图 B-40 c0-7114 _ 7114 _ 起 动 绕组 _ 
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图 B-41 C0-7122 
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图 B-45 C0-8024 
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图 B-42 C0-7124 apog _ 起 动 绕组 
s-ot 
6 槽 -8 槽 





图 B-44 C0-8014 aa 起动 绕组 


a óta 
L 7188-1388 


图 B-46 D02-4512 起 动 绕组 
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图 B-49 D02-4524 起 动 绕组 
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